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BUILDING  COMPONENT  MAINTENANCE  AND  REPAIR  DATA  BASK: 
HEATING,  VENTILATING,  AND  AIR  CONDITIONING  (IIVA(  ')  SYSTEMS 


1  INTRODUCTION 


Background 

Maintenance*  and  repair  (M&R)  cost  estimates  are  needed  during  planning,  design,  and 
operations/maintenance  of  Army  facilities.  During  planning,  life-cycle  costs  are  needed  to  evaluate 
alternative  ways  of  meeting  requirements  (c.g.,  lease,  new  construction,  renovate  existing  facilities). 
During  design,  M&R  requirements  for  various  types  of  components,  such  as  built-up  or  shingle  roofs,  arc 
needed  so  that  the  total  life-cycle  cost  of  different  designs  can  be  minimized.  Finally,  once  the  facility 
has  been  constructed,  outyear  predictions  of  maintenance  and  repair  costs  are  needed  so  that  enough  funds 
can  be  programmed  to  ensure  that  Army  facilities  arc  maintained  properly  and  do  not  deteriorate  due  to 
lack  of  maintenance. 

The  Directorate  of  Engineering  and  Construction  (EC),  Headquarters,  U.S.  Anny  Corps  of  Engineers 
(HQUSACE),**  asked  the  U.S.  Anny  Construction  Engineering  Research  L.aboratory  (USACERL)  to 
coordinate  the  assembly  of  a  single  centralized  maintenance  and  repair  data  base  for  use  by  Corps 
designers.  This  research  was  required  because  designers  were  not  able  to  obtain  reliable  maintenance  and 
repair  data  to  support  their  life-cycle  cost  (LCC)  analysis  from  installations  or  from  the  technical  literature. 
One  of  die  first  tasks  in  the  research  effort  was  to  determine  if  reliable  data  bases,  which  could  be  adapted 
for  Corps  use,  existed  in  government  or  private  industry.  Comprehensive  data  bases  of  maintenance  costs 
for  government  and  private  sector  facilities  did  not  exist.  The  little  data  available  always  depended  on 
widely  varying  standards  of  maintenance  used  to  maintain  the  facilities  for  which  the  data  was  collected 
and  thus  was  unreliable  for  prediction  purposes.  Recognizing  this,  HQUSACE  asked  USACERK  to 
develop  a  maintenance  and  repair  cost  data  base.  This  data  is  for  use  by  U.S.  Amiv  Corps  of  Engineers 
(USACE)  designers  in  performing  life-cycle  cost  analyses  during  the  design  of  new  facilities.  Initial 
results  were  presented  in  several  USACERL  reports.1 

Soon  after  this  request,  the  Facilities  Programming  and  Budgeting  Branch  of  the  Facilities 
Engineering  Directorate  asked  USACERL  to  develop  prediction  models  for  outyear  maintenance 
requirements  of  the  Army  facility  inventory.  The  Programming  Office  of  EC,  responsible  for  Military 
Construction,  Anny  (MCA)  planning,  also  requested  that  USACERL  provide  methods  and  automated  tools 
to  help  installations  perfonn  economic  analyses.  Part  of  the  objective  was  to  allow  analysts  to  obtain 
future  maintenance  cost  data. 


Maintenance  in  this  re|xirl  means  all  work  required  to  keep  a  facility  in  good  operating  condition:  it  includes  all  maintenance, 
repair,  and  replacement  of  components  required  over  the  life  of  a  facility. 

At  the  time  of  this  request.  IX’  was  part  of  the  Office  of  the  Chicl  of  Engineers,  which  has  since  reorganized.  In  addition.  EC’ 
has  now  heroine  the  Directorate  of  Military  I’tograins. 

1  K  D  Ncalhammcr.  Ltje  Cvi  le  (’<>»(  Dnuib,ise  Design  <mil Somple  Data  Development.  Interim  Report  I*  1  20/AI)/\0<W7222 
(U.S.  Army  Construction  Engineering  Research  Laboratory  |U.SACTR1.|.  February  l‘)81);  R.D.  Ncalhammcr,  Life  Cycle  Cost 
\  <>l  I.  / Vvig/1.  and  Vol  II.  S.i/nple  Data  Development.  Technical  Report  P  1 3D/A0A 1 26644  and  ADA  1 2664 S 
(USACERL.  January  IdK'),  Appendices  E  through  (’> 
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In  response  to  these  requests,  USACERL  began  a  multiyear  effort  to  develop  a  comprehensive 
maintenance  and  repair  cost  research  program  for  buildings.  This  coordinated  program  is  the  key  to  all 
detailed  estimation  of  future  maintenance  costs  for  Army  facilities. 


Research  Performed  and  Reports  Published 

This  is  one  of  several  interrelated  reports  addressing  maintenance  resource  prediction  in  the  facility 
life-cycle  process.  The  total  research  effort  is  described  in  a  USACERL  Technical  Report.2 

The  first  research  product  was  a  data  >ase  containing  maintenance  tasks  related  to  every  building 
construction  component.  This  data  base  provides  labor,  material,  and  equipment  resource  information. 
The  frequency  of  task  occurrence  is  also  included.  This  information  is  published  in  a  series  of  four 
USACERL  Special  Reports  by  engineering  systems:  (1)  architectural,  (2)  heating,  ventilating,  and  air- 
conditioning  (HVAC),  (3)  plumbing,  and  (4)  electrical.  The  title  for  the  series  is  Maintenance  Task  Data 
Base  for  Buildings .3  Table  1  shows  an  example  from  this  data  base.  This  data  is  also  available  in 
electronic  form.  The  data  base  is  used  in  a  personal  computer  (PC)  system  under  the  Disk  Operating 
System  (DOS).  This  computer  program  allows  a  facility  to  be  defined  by  entering  the  components  and 
component  quantities  comprising  the  facility.  The  tasks  are  used  to  determine  the  resources  required 
annually  to  keep  the  facility  maintained. 

The  second  research  product  was  a  component  resource  summary  for  the  first  25  years  of  a  facility. 
The  tasks  for  the  component  were  scheduled  and  combined  into  one  set  of  annual  resource  requirements. 
This  annual  resource  information  is  published  in  a  series  of  four  USACERL  Special  Reports  titled 
Building  Component  Maintenance  and  Repair  Data  Base.*  An  example  from  this  data  base  is  shown  in 
Table  2.  The  data  base  is  also  available  in  electronic  form.  This  data  can  be  used  to  perform  special 
economic  analyses  such  as  one  for  a  20- year  life  using  a  ’0  percent  discount  rate. 

The  third  research  product  was  a  set  of  25 -year  present  worth  factor  tables  for  use  by  designers  in 
selecting  components  for  discount  rates  of  7  and  10  percent.  The  annual  component  resource  values  were 
multiplied  by  the  appropriate  present  worth  factor  and  added  for  the  25  years  to  produce  one  set  of 
resource  values.  This  information  is  published  in  a  series  of  four  USACERL  Special  Reports  titled 


2  E.S.  Neely,  R.D.  Neathammer,  J.R.  Stim,  and  R.P.  Winkler,  Maintenance  Resource  Prediction  in  the  Facility  Life-Cycle 
Process,  Technical  Report  P-91/10  (USACERL,  March  1991). 

1  E.S.  Neely,  R.D.  Neathammer,  J.R.  Stim,  and  R.P.  Winkler,  Maintenance  Task  Data  Base  for  Buildings:  Heating,  Ventilation, 
and  Air-Conditioning  Systems,  Special  Report  P-91/21  (USACERL,  May  1991);  E.S.  Neely,  R.D.  Neathammer,  J.R.  Stim,  and 
R.P.  WinKler,  Maintenance  Task  Data  Base  for  Buildings:  Plumbing  Systems,  Special  Report  P-91/18  (USACERL,  May  1991); 
E.S.  Neely,  R.D.  Neathammer,  J.R.  Stim,  and  R.P.  Winkler,  Maintenance  Task  Data  Base  for  Buildings:  Electrical  Systems, 
Special  Report  P-91/25  (USACERL  May  1991). 

E.S.  Neely,  R.D.  Neathammer,  J.R.  Stun,  and  R.P.  Winkler,  Building  Component  Maintenance  and  Repair  Data  Base  for 
Buildings:  Architectural  Systems,  Special  Report  P-91/27  (USACERL  May  1991);  E.S.  Neely,  R.D.  Neathammer,  J.R.  Stim, 
and  R.P.  Winkler,  Building  Component  Maintenance  and  Repair  Data  Base  for  Buildings:  Plumbing  Systems,  Special  Report 
P-91/30  (USACERL,  May  1991);  E.S.  Neely,  R.D.  Neathammer,  J.R.  Stim,  and  R.P.  Winkler,  Building  Component  Maintenance 
and  Repair  Data  Base  for  Buildings:  Electrical  Systems,  Special  Report  P-91/19  (USACERL  May  1991). 
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Component:  CHILLER  WAT  COOL  REC.200T  System:  COOLING  GENERATION  Subsystem:  EQUIPMENT 
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Table  2 


Typical  Component  Summary 


CAGES  No.:  099155  -Chiller  Wat-Cool  Rec-20OT  099161-Chin.  Hermetic  Cert.  100T 


Labor 

Hours 

Materials 

$ 

Equipment 

Hours 

YR 

Labor 

Hours 

Materials 

$ 

Equipment 

Hours 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

33.1500 

0.0000 

16-5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

33.1500 

0.0000 

165750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

33.1500 

0.0000 

165750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

33.1500 

0.0000 

165750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

33.1500 

0.0000 

165750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

33.1500 

0.0000 

165750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

33.1500 

.  0.0000 

165750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

40.8200 

44096.0000 

15.8925 

10 

49.9200 

22331.0200 

24.9600 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

33.1500 

0.0000 

165  757 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

33.1500 

0.0000 

165750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

33.1500 

165750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

33.1500 

165750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

33.1500 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

33.1500 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

33.1500 

0.0000 

165750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

33.1500 

165750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

33.1500 

165750 

74.1000 

53000.0000 

18.5250 

20 

62.4000 

37789.0000 

15.6000 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

33.1500 

0.0000 

165750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

33.1500 

0.0000 

165750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

33.1500 

0.0000 

165750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

All  data  is  per  unit 


Building  Maintenance  and  Repair  Data  for  Life-Cycle  Cost  Analyses.5  Table  3  shows  an  example  from 
tnis  data  base.  The  data  base  is  also  available  in  electronic  form.  The  first  three  resource  columns 
provide  data  to  allow  designers  to  calculate  the  life-cycle  costs  at  any  location  by  multiplying  by  the 
correct  labor  rate,  equipment  rate,  and  material  geographic  factor.  The  multiplication  and  addition  have 
been  performed  for  the  Military  District  of  Washington,  DC,  and  results  are  given  in  the  fourth  column 
of  the  table.  The  right  section  of  the  table  is  information  that  can  be  entered  into  computer  systems  that 
perform  life-cycle  cost  analysis. 


5  E.S.  Neely.  R.D.  Neathammer,  J.R.  Stim,  and  R.P.  Winkler.  Building  Maintenance  and  Repair  Data  for  Life-Cycle  Cost 
Analyses:  Architectural  Systems,  Special  Report  P-91/17  (USACERL,  May  1991);  E.S.  Neely.  R.D.  Neathammer.  J.R.  Stim. 
and  R.P.  Winkler,  Building  Maintenance  and  Repair  Data  for  Life-Cycle  Cost  Analyses:  Heating,  Ventilation,  and  Air- 
Conduiorung  Systems,  Special  Report  P-91/20  (USACERL,  May  1991);  E.S.  Neely,  R.D.  Neathammer,  J.R.  Stim.  and  R.P. 
Winkler,  Building  Maintenance  and  Repair  Data  for  Life-Cycle  Cost  Analyses:  Plumbing  Systems,  Special  Report  P-91/24 
(USACERL,  May  1991);  E.S.  Neely,  R.D.  Neathammer,  J.R.  Stim,  R.P.  Winkler,  Building  Maintenance  and  Repair  Data  for 
Life-Cycle  Cost  Analyses:  Electrical  Systems,  Special  Report  P-91 /2b  (USACERL.  May  1991). 
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A  fourth  research  product  was  a  PC  system  that  allows  facilities  to  be  modeled  by  entering  the 
components  that  comprise  the  facility.  Future  years  resource  predictions  are  produced  by  applying  the 
individual  tasks  and  then  forming  resource  summaries  by  subsystems,  systems,  facilities,  installations, 
reporting  installations,  Major  Commands  (MACOMS)  and  Army.  A  summary  level  computer  system  was 
also  developed  for  use  by  the  Department  of  the  Army  (DA)  and  MACOMS.  The  summary  level  system 
applies  the  most  basic  data  contained  in  the  current  facility  real  property  inventory  files:  (1)  current 
facility  use,  (2)  floor  area,  and  (3)  construction  date.  Users  and  systems  manuals  will  be  published  as 
USACERL  ADP  Reports. 


Objective 

The  objective  of  this  report  is  to  describe  the  task  development  process  for  HVAC  systems  and  give 
examples  for  using  these  tasks. 


Approach 

The  first  activity  in  the  research  was  to  survey  the  literature  for  available  maintenance  data.  No 
comprehensive  task  resource  data  base  was  located.  The  Navy  has  developed  a  series  of  manuals  dealing 
with  labor  hours  required  to  perform  several  basic  maintenance  tasks.  This  work  has  been  adopted  by  the 
Department  of  Defense  (DOD)  for  triservice  use.  A  series  of  Technical  Bulletins  (TBs)  under  the  general 
title  Engineered  Performance  Standards  has  been  published. 

The  next  activity  was  to  survey  USACE  District  offices  to  solicit  their  input  for  a  data  base.  A 
guiding  committee  composed  of  District  personnel,  installation  representatives,  and  private  sector 
consultants  met  and  agreed  upon  a  general  data  base  design.  More  importantly,  they  recommended  that 
the  data  base  be  developed  using  the  Engineered  Performance  Standards  rather  than  historical  data. 

Once  the  data  base  was  developed,  component  summaries  were  created  by  summing  all  tasks  for 
a  component.  These  summaries  were  then  input  into  a  program  that  computed  present  worth  values  for 
each  component. 

The  calculation  procedures  described  in  this  report  were  performed  and  summarized  for  standard 
Army  life-cycle  analysis  of  25  years  with  a  7  or  10  percent  present  worth  factor.  Final  results  are 
published  in  the  USACERL  Special  report  '•cried  Building  Maintenance  and  Repair  Data  Base  for  Life- 
Cycle  Analyses. 


Scope 


The  task  data  base  is  for  DOD  designers  and  can  also  be  used  by  those  in  the  private  sector. 

Mode  of  Technology  Transfer 

The  tables  pertinent  to  designer  use  will  be  issued  as  a  supplement  to  Technical  Manual  (TM)  5- 
802-1,  Economic  Studies  for  Military  Construction  Design — Applications. 
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2  PROBLEM  DEFINITION 


In  the  facility  life -cycle  process,  costs  are  incurred  in  construction,  operation,  maintenance,  and 
disposal  of  a  facility.  Past  emphasis  during  the  planning,  design,  and  construction  phases  has  been  on 
estimating  initial  construction  costs.  The  impact  of  operating  and  maintaining  facilities  has  always  been 
a  secondary  consideration.  In  many  cases,  the  operation  and  maintenance  (O&M)  costs  are  far  greater 
than  initial  construction  costs.  Building  owners  arc  concerned  witli  the  total  ownership  costs  of  facilities 
rather  than  just  the  initial  construction  costs. 

The  Anny  has  realized  the  importance  of  performing  total  life-cycle  cost  analyses  for  facilities  at 
the  design  stage  of  accurately  forecasting  these  costs  for  funds  programming.  HQUSACE  asked 
USACERL  in  1980  to  develop  a  method  of  estimating  future  maintenance  costs  for  buildings.  In  1982. 
the  programming  branch  of  the  fonner  Facilities  Engineering  Directorate  asked  USACERL  to  develop 
effective  models  for  forecasting  facility  maintenance  resource  requirements  based  on  the  actual  facility. 

Life-cycle  cost  economic  studies  are  an  integral  part  of  facility  design  in  the  MCA  program. 
Requirements  for  performing  these  studies  arc  given  in: 

•  Statutes,  Code  of  Federal  Regulations,  and  Executive  Orders  for  performing  analyses  when 
energy  is  a  key  cost  and  for  wastewater  treatment  plants 

•  US  ACE  Architectural  ami  Engineering  Instructions:  Design  Criteria 

•  Army  Regulation  (AR)  11-28,  Economic  Analysis  and  Program  Evaluation  for  Resource 
Management  for  general  economic  analyses. 

•  TM  5-802-1,  Economic  Studies  for  Military  Construction  Design-Applications 
The  main  purpose  of  these  studies  is  to  minimize  the  life-cycle  costs  of  Army  facilities. 

To  perfonn  life-cycle  cost  analyses  on  facility  designs,  three  categories  of  costs  arc  needed:  initial, 
operating,  and  maintenance.  Initial  costs  are  usually  easy  to  estimate  through  existing  cost  estimating 
systems  such  as  the  Corps  of  Engineers  Computer  Assisted  Cost  Estimating  System  (CACES)  and  standard 
publications  such  as  Means  or  Dodge.  Operating  costs  can  be  estimated  by  using  energy  consumption 
models  such  as  the  Corps  of  Engineers  Building  Loads  Analysis  and  System  Thermodynamics  (BLAST) 
program  or  the  Trane  Company’s  Trace  program.  However,  accurate  estimates  of  maintenance  costs  arc 
not  available. 

There  are  no  comprehensive  data  bases  of  maintenance  costs  for  building  components  either  in  the 
private  sector  or  State/I'ederal  Governments.  Some  historical  data  is  available  from  the  Building  Owners' 
and  Managers’  Association  reports.  Within  the  Army,  the  Integrated  Facilities  System  (1FS)  contains  some 
historical  data;  however,  it  does  not  have  a  feature  lor  retaining  several  types  of  a  building  component 
(e  g.,  having  brick  and  wood  exteriors  or  three  types  of  floor  covering).  Moreover,  the  data  in  lF'S  has 
not  been  kept  current.  For  example,  at  one  installation  several  family  housing  units  were  shown  as  having 
wood  siding  when,  in  fact,  they  had  been  covered  with  aluminum  siding  several  years  earlier. 


3  DATA  BASE  DEVELOPMENT 


The  first  step  in  data  base  development  was  to  subdivide  a  building  into  systems,  subsystems,  and 
components,  and  define  maintenance  tasks.  The  second  step  was  to  estimate  resources  for  each  task.  The 
third  step  was  to  schedule  these  tasks  in  appropriate  years  and  combine  them  into  one  total  for  each 
component. 


Building  Subdivision 

The  UNIFORMAT  method  of  dividing  a  building  into  systems,  subsystems,  and  components  was 
adopted  since  it  is  used  by  most  Federal  agencies  and  many  private  organizations.  Systems  requiring  little 
maintenance  such  as  foundations  and  superstructure  were  not  subdivided. 

The  level  of  component  detail  was  determined  by  maintenance  and  design  personnel.  This  level 
varied,  depending  on  the  facility  classification  (e.g.,  historical)  and  the  costs  to  collect  and  maintain  data 
versus  the  benefit.  Appendix  A  contains  a  complete  list  of  the  subdivisions. 


Task  Data  Development 

A  typical  task  data  form  is  shown  in  Table  1.  The  Engineered  Performance  Standards  (EPS) 
adopted  by  all  DOD  agencies  were  applied  to  determine  labor  resources.  A  USACERL  Technical  Report 
contains  a  lull  explanation  of  use  of  EPS  in  developing  these  resources.6 

Standard  references  such  as  DA  criteria  documents.  Corps  of  Engineers  Unit  Price  Manuals,  Means, 
and  Dodge  were  used  to  determine  the  Washington,  DC,  area  material  costs.  Material  costs  in  the  data 
base  are  given  in  July  1988  dollars  for  this  area.  Material  costs  can  be  adjusted  for  site  location  by 
applying  a  geographic  location  adjustment  factor  similar  to  the  values  shown  in  Appendix  B.  Material 
costs  can  be  adjusted  for  inflation  by  applying  a  time  adjustment  factor  from  July  1988  to  the  new  point 
in  time  (i.e.,  inflation  indexes  provided  by  the  HQUSACE  cost  estimating  branch  can  be  used  to  adjust 
the  1988  material  costs  to  future  years). 

Task  frequencies  are  the  most  subjective  portion  f  the  data  base  and  were  determined  by  applying 
professional  experience,  trade  publication  data,  and  dau  in  manufacturers’  literature.  A  range  of  values 
is  given  to  provide  more  information  than  one  average  frequency. 

The  data  base  has  been  reviewed  by  10  installation  Directorates  of  Engineering  and  Housing  (DEHs) 
and  has  been  determined  to  accurately  represent  the  resources  required  to  perform  the  tasks.  This  data 
base  serves  as  the  foundation  for  the  tables  published  in  this  report.  The  complete  data  base  is  not 
duplicated  in  this  report  due  to  its  size,  but  is  available  in  the  USACERL  Special  Report  scries  titled 
Maintenance  Task  Data  Base  for  Buildings. 


4  R.D.  Neathammer,  E.S.  Neely,  J.R.  Stim,  and  R.P.  Winkler,  March  1991. 
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Component  Summary  Tables 

Table  2  is  a  typical  component  summary.  The  development  process  is  illustrated  by  using  the  labor 
resource  for  the  175W  Mercury  Vapor  Fixture.  All  tasks  related  to  the  mercury  vapor  component  are  listed 
in  Table  4,  with  a  summary  in  Table  5.  The  average  frequency  is  used  to  project  times  of  occurrence  of 
M&R  tasks  for  the  first  25-ycar  period  as  shown  in  Table  6.  The  "total"  column  in  Table  6  is  identical 
to  the  labor  column  in  Table  2. 
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Table  4 


200T  Water  Cooled  Chiller 


TASK  DATA  TORN 
Task  Code:  0W1SS1 

Component :  CHILLER  WAT. COOL  REC.200T  System:  COOL  INC  GENERATION  Subsystem:  EQUIPMENT 

t«sV0«»cripfTon:  H7B  TTPm  NErmETIC  CHfllEH  ~  "  '  _ 

Unit  of  Measure:  COOWi 

Persons  per  leum:  {  Task  Duration:  4.SI7S  hours 

IraJe:  sETNic./AirTfiNO. _ Task  Class j  1  icat ion:  1 


tabor  Resources 


Material  Resources 


Subtask  Description 
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0.000000 
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2 
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1 

100.0000 
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3 
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1 
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a 
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ii 

V6. 110 
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SUMMARY 

Resources  UOH 

Direct 

Indirect  Total 

l  iilwr  Hours 
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Material  fo^t  l 
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r«#4>i«ia.#it  Hours 

cvmoo 

Coaponents  In  This 

Task:  0W1SS0 
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Table  4  (Coin’d) 


TASK  DATA  FOAM 
Taste  Code:  0991S5? 

Conoonent:  CHILLER  WAT. COOL  REC.200T  System:  COOLIMG  Cf HERAT IOU  Subsystem:  EQUIPHFWT 

last  Description:  PH' .  ~PBrvrUTIVi  kai wTEWAHrr  . . 

Unit  o<  Measure:  COUMT  ~  " 

PersOai*  per  Icnu:  ?  T  ask  Durst  ton?  II  .TAP  hours 

IraOc:  Mt  fHIC./AlB  rOwO. _  Task  TTussiTital  tun:  0 


Labor  Resources 
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Task  Code:  0991SSI 
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Task  Summary  Data  for  Chiller  Water  Cool  Rec.  200T 
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Hermetic  Chiller  Spreadsheet — Labor  Hours  (Zone  6) 
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4  DATA  BASE  APPLICATION  EXAMPLE 


If  the  analysis  to  be  performed  is  for  a  25-year  period  for  either  a  7  or  10  percent  discount  factor 
(from  Tables  7  and  8),  the  calculations  described  in  this  chapter  have  been  simplified  and  published  in 
the  USACERL  Special  Report  series  titled  Building  Maintenance  and  Repair  Data  for  Life-Cycle  Cost 
Analyses.  The  procedure  described  in  this  chapter  can  be  used  for  other  analyses  in  which  the  period  is 
less  than  25  years  and/or  a  discount  rate  other  than  7  or  10  percent  is  specified. 

Appendix  A  contains  an  index  of  components  under  the  HVAC  systems  group.  Major  categories 
are: 


09  Heating,  Ventilation;  Air-Conditioning 

091  Natural  Gas  Systems 

092  Fuel  Oil  Systems 

093  LPG  Systems 

094  Steam  Systems 

095  Chilled  Water 

096  Solar  Systems 

097  Other  Generation  Systems 

098  Heating  Generation  Systems 

099  Cooling  Generation  Systems 

09A  Heating  and  Cooling  Generation 

09B  Ventilation  Systems 

09C  Exhaust  Systems 

09D  Special  Systems 

09E  Controls  and  Instrumentation 

09F  Testing,  Balance,  etc. 


Disposal  Costs/Retention  Value 

If  retention  value  is  to  be  considered,  it  should  be  expressed  as  a  percentage  of  the  initial  cost.  The 
present  worth  of  this  value  can  be  subtracted  from  the  final  net  present  worth. 


Example  1 — 20-Year  Analysis 

Develop  20-ycar  cost  data  using  a  10  percent  rate  for  a  200T  Hermetic  chiller.  Initial  construction 
costs  can  be  obtained  from  the  District  cost  estimating  office  or  from  Means  or  Dodge.  Labor  and 
equipment  rates  are  obtained  from  the  installation  DEH.  The  geographic  location  adjustment  factor  can 
be  taken  from  AR  415-17  and  the  Engineering  Improvement  Recommendation  System  (EIRS)  Bulletin 
which  updates  the  data  in  the  AR.  Inflation  factors  can  be  obtained  from  the  HQUSACE  cost  estimating 
office.  Retention  value  of  0  is  based  on  an  estimated  life  of  20  years  from  Table  4. 

HVAC  Technician  labor  rate  $12.50 

Equipment  rate  $2.60 
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7  Percent  Discount  Factors  From  Date  of  Study 
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♦Date  of  Study  (DOS)  is  the  Beneficial  Occupancy  Date  (BOD) 


10  Percent  Discount  Factors  From  Date  of  Study 
Date  of  Study  (DOS)  Exactly  3  Years  Before  the  Beneficial  Occupancy  Date  (BOD) 
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Geographical  location  factor 

1.10 

Material  time  adjustment  factor, 

1988  to  1989 

1.02 

Initial  cost 

$1 0000 

Units 

1 

Tabic  8  lists  10  percent  discount  present  worth  factors.  These  factors  assume  a  3-year  lead  lime 
from  the  study  date  to  the  beneficial  occupancy  dale.  The  calculation  process  is  relatively  simple.  The 
resources  shown  in  Table  2  are  multiplied  by  the  present  worth  factors  in  Table  8  and  then  totaled.  The 
next  step  is  to  multiply  the  labor  hours  by  the  labor  rate,  the  equipment  hours  by  the  equipment  rate,  and 
the  material  costs  by  the  geographical  location  factor  and  the  lime  adjustment  factor.  The  three  values 
are  added  to  produce  a  final  dollar  per  UM  value  as  shown  in  Table  9.  This  rate  is  multiplied  by  the 
number  of  units  and  added  to  the  initial  construction  cost  to  obtain  the  life-cycle  cost: 

$23944.89  +  $10,000  =$33944.89  jEql] 


Example  2 — Changed  Study  Date 

Use  the  same  data  in  example  1,  except  dial  the  study  date  is  only  2  years  before  the  beneficial 
occupancy  date.  The  present  worth  must  be  adjusted  for  one  less  year  of  discounting.  The  discount  factor 
for  1  year  is  1/(1 .1 ),  so  the  value  calculated  above  must  be  multiplied  by  1.1.  The  answer  for  a  2-year 
lead  lime  is  1.1  x  $33944.89  =  $37339.38. 
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Table  9 


10  Percent  Calculation  Spreadsheet 


YEAR 

10% 

P.W.F 

P.W.  MATERIAL 
COSTS 

P.W.  LABOR 
HOURS 

P.W.  EQUIP. 
HOURS 

1 

0.7164 

0.000000 

16.298100 

8.149050 

2 

0.6512 

0.000000 

14.814800 

7.407400 

3 

0.5920 

0.000000 

13.468000 

6.734000 

4 

0.5382 

0.000000 

12.244050 

6.122025 

5 

0.4893 

0.000000 

11.131575 

5.565788 

6 

0.4448 

0.000000 

10.119200 

5.059600 

7 

0.4044 

0.000000 

9.200100 

4.600050 

8 

0.3676 

0.000000 

8.362900 

4.181450 

9 

0.3342 

0.000000 

7.603050 

3.801525 

10 

0.3038 

13396.364800 

12.401116 

4.828142 

11 

0.2762 

0.000000 

6.283550 

3.141775 

12 

0.2511 

0.000000 

5.712525 

2.856262 

13 

0.2283 

0.000000 

5.193825 

2.596913 

14 

0.2075 

0.000000 

4.720625 

2.360313 

15 

0.1886 

0.000000 

4.290650 

2.145325 

16 

0.1715 

0.000000 

3.901625 

1.950813 

17 

0.1559 

0.000000 

3.546725 

1.773363 

18 

0.1417 

0.000000 

3.223675 

1.611837 

19 

0.1288 

0.000000 

2.930200 

1.465100 

20 

0.1171 

6206.300000 

8.677110 

2.169277 

21 

0.1065 

0.000000 

2.422875 

1.211438 

22 

0.0968 

0.000000 

2.202200 

1.101100 

23 

0.0880 

0.000000 

2.002000 

1.001000 

24 

0.0800 

0.000000 

1.820000 

0.910000 

25 

0.0727 

0.000000 

1.653925 

0.826963 

TOTAL  = 

19602.664800 

174.224401 

83.570507 

RATE 

1.1 

$12.50 

$2.60 

COST/UNIT 

21562.931280 

2177.805013 

217.283317 

TOTAL  COST/UNIT 

23958.019609 

NOTE:  All  data  from  Table  2  have  been  multiplied  by  the  present  worth  value  in  column  2  to  give  the 
present  worth  values  for  material,  labor,  and  equipment. 
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LIST  OF  ACRONYMS 


ACE 

Assistant  Chief  of  Engineers 

AMS 

Army  Management  System 

APC 

Account  Processing  Code 

AR 

Army  Regulation 

ARR 

Annual  Requirements  Report 

ASTM 

American  Society  for  Testing  and  Materials 

BLAST 

Building  Loads  Analysis  and  System  Thermodynamics 

BMAR 

Backlog  of  Maintenance  and  Repair 

BOD 

Beneficial  Occupancy  Date 

CA 

Commercial  Activities 

CACES 

Computer-Assisted  Cost  Estimating  System 

CONUS 

Continental  United  States 

DA 

Department  of  the  Army 

DEH 

Directorate  of  Engineering  and  Housing 

DOD 

Department  of  Defense 

DOS 

Date  of  Study 

EA 

Economic  Analysis 

EC 

Engineering  and  Construction 

EIRS 

Engineering  Improvement  Recommendation  System 

EOS 

End  of  Study 

EPS 

Engineered  Performance  Standards 

HQ-IFS 

Headquarters  -  Integrated  Facilities  System 

HQDA 

Headquarters  Department  of  the  Army 

HVAC 

Heating,  Ventilating,  and  Air-Conditioning 

IFS 

Integrated  Facilities  System 
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IJO 

Individual  Job  Order 

LCC 

Life-Cycle  Cost 

LCCID 

Life-Cycle  Cost  in  Design 

M&R 

Maintenance  and  Repair 

MACOM 

Major  Command 

MCA 

Military  Construction,  Army 

MRPM 

Maintenance  Resource  Prediction  Model 

OCE 

Office  of  the  Chief  of  Engineers 

PAVER 

Pavement  Maintenance  Management  System 

PAX 

Programming,  Administration,  and  Execution  System 

PC 

Personal  Computer 

PM 

Preventive  Maintenance 

R&D 

Research  and  Development 

RAM 

Random  Access  Memory 

RMF 

Recurring  Maintenance  Factor 

RPI 

Real  Property  Inventory 

RPLANS 

Real  Property  Planning  System 

RPMS 

Real  Property  Management  System 

SO 

Service  Order 

STANFINS 

Standard  Army  Financial  System 

TB 

Technical  Bulletin 

URR 

Unconstrained  Requirements  Report 

USACE 

U.S.  Army  Corps  of  Engineers 

USACERL 

U.S.  Army  Constructing  Engineering  Research  Laboratory 

USAEHSC 

U.S.  Army  Engineering  and  Housing  Support  Center 
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APPENDIX  A: 

COMPONENT  RESOURCE  LATA  BASE— DATA  SHEETS 
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25  YEAR  mMPnUEUT  I  I5TIMft*  7DNF  1 

Caces  No. : 091 210- PI PE/FITTINGS,  STEEL/IRON  091220-PRESS.  REDUCING  VALVE,  .5" 


|  LABOR 

1  MATERIALS 

|  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1  HOURS 

|  S 

|  HOURS 

1  « 

|  HOURS 

1  s 

|  HOURS  ! 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

o.ocoo 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

Caces  No. :091230-PRESS.  REDUCING  VALVE,  2" 

092110-OIL 

STORAGE  TANK 

275  GAL. 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

C.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

O.OuOO 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

n.oooo 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

25 

0.0000 

0.0000 

O.OGOO 

Caces  No. :092120-OIL  FILTER 

092130-FUEL  LEVEL  METER 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

5 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.104C 

3.3920 

0.1040 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

10 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

14 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

15 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

0.1040 

3.3920 

O. 1040 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

20 

1.3000 

620.1000 

1.3000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

25 

0.2210 

0.0000 

0.2210 
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YFAP  rOMPHilFUT  I  KTllir.*  7DUF  1 

Caces  No.:092310-PIPE/FITTING$,  COPPER  093110-LPG  STORAGE  TANK,  1000  GAL 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

s 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

I  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :093310-PIPE/F!TNGS, STEEL/IRON 

094110-STEAM  CONVERTOR, 

<300,000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

o.oooo 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

o.ouoo 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :094120- FLASH  TANK,  24  GAL. 

094130-STEAM  REG.  VALVE 

2" 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

21 

O.OOO'1 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

22 

0.000O 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

23 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

29 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. :094150-COND.  METER,<300  #/HR.  0942 10- RADIATOR  VALVE  1" 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

!  HOURS 

YR 

HOURS 

1  * 

i  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.  .-094310- CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 

094320 -BASE BOARD  RADIATION  10  FT 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. .-094330- FINNED  RADIATOR,  WALL  10  F 

096110-SOLAR  PANEL,  3' 

8' 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

30 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. : 0961 20 -SOLAR, STORAGE  TANK, 1000GAL  096210-PIPE/FITTINGS,  PVC 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

|  S 

|  HOURS 

1  tr 

|  HOURS 

|  $ 

1  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

•  6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.2870 

0.0265 

0.2870 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.7041 

6.7575 

0.4955 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.  .-0981 11 -BOILER  GAS  250  KBTU/HR 

0981 12- BOILER  GAS  2000  KBTU/HR 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

1 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

2 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

3 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

4 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

5 

49.6600 

0.0000 

49.6600 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

6 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

7 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

6 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

9 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

10 

53.4300 

0.0000 

53.4300 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

11 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

12 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

13 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

14 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

37.4400 

0.0000 

37.44Q0 

15 

49.6600 

0.0000 

49.6600 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

16 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

17 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

18 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

19 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

20 

52.7800 

0.0000 

52.7800 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

21 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

22 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

23 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

24 

43.0300 

0 . 0000 

43.0300 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

25 

49.0100 

0.0000 

49.0100 

Caces  No.  : 093113-BOILER  GAS  10,000  KBTU/HR  098121-BOILER  COAL  40,000  KBTU/HR 


40.9500 

0.0000 

40.9500 

1 

io:.6ioo 

0.0000 

69.4850 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

2 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

r 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

4 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

45.7600 

0.0000 

45.7600 

5 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

6 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

7 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

8 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

9 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

49.5300 

0.0000 

49.5300 

10 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

11 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

12 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

13 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

14 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

45.7600 

0.0000 

45 . 7600 

15 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

16 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

17 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

18 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

19 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

48.8800 

0.0000 

48.8800 

20 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

21 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

22 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

23 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

24 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

45.1100 

0.0000 

45.1100 

25 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

31 


25  YFAR  COIPOWFNT  LIST  I  MG'  70MF  1 

Caces  Mo. :0981 22- BOILER  COAL  100,000  K8TU/H  098131-BOILER  OIL  250  KBTU/HR 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  « 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

1 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

2 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

3 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

4 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

5 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

6 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

7 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

8 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

9 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

12S.4500 

0.0000 

80.7300 

10 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

11 

41.9900 

0.0000 

41 .9900 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

12 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

13 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

14 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

15 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

16 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

17 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

18 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

19 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

20 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

21 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

22 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

23 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

24 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

25 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

Caces  No. :098132-BOILER  OIL  2000  KBTU/HR 

098133-BOILER  OIL  10,000  K8TU/HR 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

1 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

2 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

3 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

4 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

5 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

6 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

7 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

8 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

9 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

10 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

11 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

12 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

13 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

14 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

15 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

16 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

17 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

18 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

19 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

20 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

21 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

22 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

23 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

24 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

25 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

Caces  No. : 098141-BOILER  GAS/OIL  2000  KBTU/H  098142-BOILER  GAS/OIL  20000  KBTU 


43.2900 

0.0000 

43.2900 

1 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

2 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

3 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

4 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

5 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

6 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

7 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

8 

45.8900 

0 . 0000 

45.8900 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

9 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

10 

45.8900 

0 . 0000 

45.8900 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

11 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

12 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

13 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

14 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

15 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

16 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

17 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

18 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

19 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

20 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

21 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

22 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

23 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

24 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

25 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

32 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. :0981 51 -BOILR .PNEUMAT .COAL  SPREAD.  098161-ASH  HANDLING  SYSTEM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

1 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

2 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

3 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

4 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

5 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

6 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

7 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

8 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

9 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

10 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

11 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

12 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

203.32CC 

0.0000 

203.3200 

13 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

14 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

15 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

16 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

17 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

18 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

19 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

20 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

204.6200 

0.0000 

204.6200 

21 

323.9600 

0.0000 

323.9600 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

22 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

23 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

24 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

25 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

Caces  No. : 098171-FUEL  OIL 

EQUIPMENT 

098181 -CHEMICAL  FEED  SYSTEM 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

1 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

2 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

3 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

4 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

6 

0  6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

7 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

8 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

9 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

10 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

11 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

12 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

13 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

14 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

15 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

16 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

17 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

18 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

19 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

21 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

22 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

23 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

24 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

Caces  No. :098191 - FEED-UATER  SUPPLY 

0981 A1 -DEAERATOR 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

1 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

2 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

3 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

4 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

5 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

6 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

7 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

8 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

9 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

10 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

11 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

12 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

13 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

14 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

15 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

16 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

17 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

18 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

19 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

20 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

21 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

22 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

23 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

24 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

25 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

33 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. :0981B1 -BLOWOFF  SYSTEM  0981C1-HOUSE  FURN.GAS  25KBTU/HR 


i  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

$ 

|  HOURS 

YR 

HOURS 

S 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

Caces  No. :0981C2-HOUSE  FURN.GAS  100KBTU/HR 

0981 C3- HOUSE  FURN.GAS  200KBTU/HR 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

1 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

5 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

6 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

8 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

9 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

11 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

12 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

C.0000 

4.0300 

13 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

15 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

17 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

18 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

20 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

21 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

22 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

o.ooor 

4.0300 

23 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

o.oooe 

4.0300 

24 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

25 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

Caces  No. :0981D1 -HOUSE  FURN.OIL  25KBTU/HR  0981D2-HOUSE  FURN.OIl  100KBTU/HR 


5.3300 

0.0000 

5.3300 

1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

6 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

9 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

10 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

11 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

12 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

13 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

15 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

17 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

18 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

19 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

21 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

22 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

24 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

25 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

34 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. :098103- HOUSE  FURN. OIL  200KBTU/HR  0981E1-HOUSE  FURN. ELECT  25KBTU/HR 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT  I 

1  HOURS 

$ 

;  HOURS 

YR 

HOURS 

s 

HOURS  I 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

1 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

2 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

3 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

6 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

9 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

10 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

11 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

12 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

13 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

14 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

15 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

16 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

17 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

18 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

19 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

21 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

22 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

23 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

24 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

25 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

Caces  NO..-0981E2-HOUSE  FURN. ELECT .  100KBTU 

0981E3-HOUSE  FURN. ELECT 

200KBTU/H 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

2 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

3 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

4 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

7 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

8 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

9 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10 

1.9500 

0.0000 

1  .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

11 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

12 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

13 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

14 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

15 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

16 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

17 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

18 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

19 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

20 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

21 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

22 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

23 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

24 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

25 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

Caces  No. :0981F0-CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 

0981  GO- BASE BOARD  RADIATION  10  FT 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

35 


YEAR  COMPOMFNT  l  I  ST  IMG*  ZONE  1 

Caces  No. : 0981  HO- FINNED  RADIATOR,  WALL  TO  F  098110-EXPANSION  TANK 


|  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LA80R 

MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

i  * 

[  HOURS 

YR 

HOURS 

S 

|  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

1 1  1 1 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

ii  ii 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

HHil  Tiii 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0981J1-STEAM  CONVERTOR,  <300,000 

0981 Kl- FLASH  TANK,  24  GAL. 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0. 0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

10 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

12 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

14 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

16 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

18 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

19 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

20 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.0923 

0.0000 

0.0923 

22 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

24 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

Caces  No. :098lL0-STORAGE  TANK,  DHW 

0981M1 - IND 

FUR.,  GAS/OIL  500  MBU 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

4.4200 

0.0000 

3 . 7050 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

9 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

17 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

4.4200 

0.0000 

3.705C 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

4.4200 

0.0000 

3 . 7050 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

36 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. :  0981  M2  - 1  NO.  FURN.  GAS/OIL  2000  MBTL)  0981NO-SURGE  TANK,  1000  GAL 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

} 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

|  s 

|  HOURS 

1  « 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8.580C 

o.oooc 

8.580C 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8.580C 

o.oooc 

8.580C 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.810P 

0.0000 

4.8100 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  ,o  "V841 1 -PIPE/FITTINGS,  ST.  & 

C.I. 

098412-PIPE/FITTINGS,  COPPER 

I  0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

i  0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

,  0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19  • 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 098413-PIPE  AND 

FITTINGS,  PVC 

098414-PIPE  INSULATION 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

37 


25  YEAR 

COMPONENT 

LISTING:  ZONE 

1 

Caces  No.: 098421 -GATE  VALVE 

,  3/8"  -  1 

1/2" 

098422- GATE 

VALVE.  2"  - 

3" 

1  LABOR  1  MATERIALS  1 

EQUIPMENT  1 

1  LABOR  I 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT  | 

1  HOURS  1  $  j 

HOURS  j 

YR 

1  HOURS  | 

{ 

|  HOURS  | 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :098428-DRA!N  VALVE 

098429-RADIATOR  VALVE  1" 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :09842A- PRESSURE 

REDUCER  VALVE  2" 

098437-STEAM  TRAP,  F  & 

,  <1» 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7.8000 

250.5310 

3.9J00 

23 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

38 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  20NE  1 

Caces  No. :09843A-PIPE  INSULATION  098441-CIRCULATION  PUMP,  <  1  HP 


1  LABOR 

|  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

!  HOURS 

1  YR 

j  HOURS 

i  $ 

|  HOURS  | 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.1092 

0.2756 

1  0.1092| 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

3 

0.1092 

0.2756 

;  0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

19 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

Caces  No. :098442-CIPCULATION  PUMP  5  HP 

098446- COND.  RCVR.,  10 

15  GAL. 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1092 

0.2756 

0.10V2 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0. 1092 

0.2756 

0. 1092 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

12 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

16 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

18 

1.3000 

o.^ooo 

1.3000 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

19 

1 .9487 

8.5012 

1.9487 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

25 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

Caces  No. :0991 1 1 -A/C  OX  PACKAGE  5T 

0991 12-A/C 

OX  PACKAGE  20T 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

2 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

4 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

5 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

6 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

7 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

8 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24.4400 

2592.2300 

24.4400 

9 

30.0300 

9018.5330 

30.0300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

10 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.64  00 

11 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

12 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

13 

9.2300 

0 . 0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

14 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

16 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

17 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

8.3850 

1855.0000 

4.1925 

18 

20.4100 

7950.0000 

6.8033 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

19 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

20 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

21 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

22 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

23 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

24 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

25 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

39 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. :099113-A/C  DX  PACKAGE  SOT  099121-A/C  WINDOW  IT 


|  LABOR 

1  MATERIALS 

EQUIPMENT 

I 

LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

|  $ 

|  HOURS 

1  ™ 

HOURS 

1  * 

1  HOURS 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

1 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

2 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

3 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

4 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

5 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

6 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

7 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

8 

2.9900 

1.7702 

2.9900 

35.2300 

27255.1546 

35.2300 

9 

5.9800 

530.0000 

5.9800 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

10 

1.6900 

o.oouo 

1.6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

11 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

12 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

13 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

14 

1.6900 

0.0000 

1  .6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

15 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

16 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

17 

2.9900 

1  .7702 

2.9900 

47.7100 

21200.0000 

11.9275 

18 

5.9800 

530.0000 

5.9800 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

19 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

20 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

21 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

22 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

23 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

24 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

25 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

Caces  NO.-.099122-A/C  WINDOW  2T 

099131 -A/C 

PAD  MTD .  4T 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1.6900 

0.0000 

\6900 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

4.9400 

0.0000 

4. 9400 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

2.9900 

1.7702 

2.9900 

8 

6.2400 

8.8510 

6.2400 

6.5000 

742.0000 

6.5000 

6.5000 

1484.0000 

3.2500 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

2.9900 

1.7702 

2.9900 

6.2400 

8.8510 

6.2400 

6.5000 

742.0000 

6.5000 

6.5000 

1484.0000 

3.2500 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

23 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

24 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

25  ' 

4.9400 

O.oOOO 

4.9400 

Caces  No. :099132-A/C  PAD  MOUNTEO  20  TON 

099141-CHILLER-AIR  COOL 

RECIP.20T 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

2 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

5 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

a 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

30.0300 

9018.5330 

30.0300 

9 

42.3800 

5119.8000 

21.1900 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

10 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

12 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

13 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

14 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

15 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

16 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

17 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

30.0300 

9018.5330 

30.0300 

18 

28.6000 

10759.0000 

7.1500 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

20 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

V.2300 

23 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

40 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. : 0991 42 -CHILLER  AIR  COOL  REC.50T  099143-CHILLER  AIR  COOL  REC.100T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

i  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  j 

j  HOURS 

|  S 

|  HOURS 

|  YR 

|  HOURS 

;  s 

1  HOURS  I 

27.9 500 

0.0000 

13.9750 

1 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

2 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

3 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

4 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

5 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

6 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

7 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

8 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

52.5200 

11395.0000 

22.1650 

9 

52.5200 

29309.0000 

20.1175 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

10 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

11 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

12 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

13 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

14 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

15 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

16 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

17 

27.9500 

0.0000 

13.9753 

40.3000 

19080.0000 

10.0750 

18 

72.8000 

40280.0000 

18.2000 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

19 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

20 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

21 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

23 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

24 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

25 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

Caces  No. :0991 44 -CHILLER- AIR  COOL  REC1P.  5T 

099145-CHILLER  AIR  COOL 

REC.  10T 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

1 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

2 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

3 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

4 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

5 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

6 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

7 

17.5500 

0.0000 

3.7750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

8 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

31.9800 

2003.4000 

31 .9800 

9 

42.1200 

3879.6000 

21.0600 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

10 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

11 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

12 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

13 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

14 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

15 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

16 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

17 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

15.6000 

3710.0000 

5.2000 

18 

20.8000 

6360.0000 

6.9333 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

19 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

20 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

21 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12.0900 

0.0000 

1 2 . 0900 

22 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

23 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

24 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

25 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

Caces  No. :099146-CHILLER  AIR  COOL  REC 

15T 

099151-CHILLER  WAT. COOL 

REC.20T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

3 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

8 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

47.3200 

9068.3000 

23.6600 

9 

33.2800 

4778.4800 

16.6400 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

22.7500 

0 . 0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22 . 7500 

0.0000 

11.3750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.75  00 

0.0000 

1  1.3750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

28.6000 

8268.0000 

7.1500 

18 

29.9000 

9540.0000 

7.4750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

20 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

22 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

23 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

41 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. : 0991 52 -CHI HER  WAT. COOL  REC.50T  099153-CHILLER  WAT. COOL  REC.100T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

|  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

j  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

1  yr 

|  HOURS 

|  S 

I  HOURS 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

8 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

40.8200 

11236.0000 

17.3983 

9 

40.8200 

29044 . 0000 

15.8925 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

48. 1000 

15900.0000 

12.0250 

18 

74.1000 

27030.0000 

18.5250 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

22 . 7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

Caces  No. :099154-CHILLER  WAT.  COOL  REC.  10T 

099155-CHILLER  WAT. COOL 

REC.200T 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

2 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

3 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

4 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

5 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

6 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

8 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

30.6800 

3392.0000 

15.3400 

9 

40.8200 

44096.0000 

15.8925 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

10 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

12 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

13 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

15 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

16 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.8000 

5300.0000 

5.2000 

18 

74.1000 

53000.0000 

18.5250 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

19 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

20 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

21 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

23 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

24 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

25 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

Caces  No. -.099161-CHILL.  HERMETIC  CENT 

100T 

099162-CHILL.  HERMETIC  CENT.  300T 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0 . 0000 

16.5750 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

6 

33.1500 

0.0000 

18.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

49.9200 

22331.0200 

24.9600 

9 

49.4000 

66569.0600 

24 . 7000 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

62.4000 

37789.0000 

15.6000 

18 

97.5000 

61771.5000 

24.3750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

25 

33.1500 

0 . 0000 

16.5750 

42 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. :099163-CHILL.  HERMETIC  CENT.  900T  099171-CHILL.  OPEN  CENT.  300T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  LA80R 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

$ 

|  HOURS 

YR 

HOURS 

i 

HOURS 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

1 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

2 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

3 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

4 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

5 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

6 

86  4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

7 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

8 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

49.9200 

199283.1800 

24.9600 

9 

114.6600 

66569.0600 

57.3300 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

10 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

11 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

12 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

13 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

14 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

15 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

16 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

17 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

162.5000 

127200.0000 

40.6250 

18 

97.5000 

61771.5000 

24.3750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

19 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

20 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

21 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

23 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

24 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

25 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

Caces  No. :0991 72-CH I LL .  OPEN  CENT.  900T 

099181-CHILL. DBL.BNOL.  HERM.100T 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

1 

38.3500 

0.00001  19.17501 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

2 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

3 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

4 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

5 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

6 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

7 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

8 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

49.9200 

199283.1800 

24.9600 

9 

55.1200 

22596.0200 

27.5600 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

10 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

11 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

12 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

13 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

14 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

15 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

16 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

17 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

162.5000 

127200.0000 

40.6250 

18 

68.9000 

41340.0000 

17.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

19 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

20 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

21 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

23 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

24 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

25 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

Caces  No. :099182-CHILL.D8L.BN0L.  HERM 

300  T 

099183-CHILL. DBL.BNDL.  HERM.900T 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

4 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

5 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

6 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

7 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

8 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

71 . 7600 

95666.0600 

35.8800 

9 

104.1300 

199760.1800 

52.0650 

38.3500 

0.0000 

19. 1750 

10 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

15 

38.3500 

0 . 0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19. 1750 

16 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

107.9000 

67840.0000 

26.9750 

18 

178.1000 

139920.0000 

44.5250 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

19 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

20 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

23 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

24 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

4.} 


25  TEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  NO.  .-099191  -CHILL.  ONE  STG.  ABS.  100T  099192-CHILL.  ONE  STG.  ABS.  300T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

j  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

]  $ 

j  HOURS 

1  ™ 

j  HOURS 

|  S 

1  HOURS 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

1 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

2 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

O.OOOC 

56.8750 

3 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

4 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

5 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

6 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

7 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

8 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

122.3300 

7632.0000 

61.1650 

9 

25.3500 

7632.0000 

12.6750 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

10 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

11 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

12 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

13 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

14 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

15 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

16 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

17 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

65.0000 

37100.0000 

16.2500 

18 

104.0000 

61480.0000 

26.0000 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

19 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

20 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

21 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

22 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

23 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

24 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

25 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

Caces  No. :099193-CHILL.  ONE  STG.  ABS. 

900T 

0991A1-CHILL.  TUO  STG.  ABS.  300T 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25.3500 

7632.0000 

12.6750 

IIJeB  ■ 

25.3500 

7632.0000 

12.6750 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

ii 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

12 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

15 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

167.7000 

113420.0000 

41.9250 

18 

114.4000 

67840.0000 

28.6000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

20 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

Caces  No. : 0991 A2-CH ILL .  TWO  STG.  ABS. 

900T 

0991B1-AIR 

COOLED  CONDENSER  5T 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

1 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

2 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

3 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

4 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

5 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

6 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

7 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

8 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

24.1800 

7632.0000 

12.0900 

9 

8.8400 

464.2800 

8.8400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

10 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

11 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

12 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

13 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

.  K 

9.1000 

821.5000 

4.5500 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

15 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

17 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

184.6000 

125822.0000 

46.1500 

18 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

19 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

20 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

21 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

22 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

23 

8.8400 

464.2800 

8.8400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

24 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

25 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

44 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. :0991B2~AIR  COOLED  CONDENSER  20T  Q991B3-AIR  COOLED  CONDENSER  50T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

I  * 

;  HOURS 

1  ™ 

(  HOURS 

1  S 

|  HOURS  | 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

1 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

3 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

4 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

5 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

6 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

7 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

8 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

8.8400 

557.5600 

4.4200 

9 

10.6600 

650.8400 

5.3300 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

10 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

11 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

12 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

13 

4.1600 

0 . 0000 

2.0800 

20.8000 

2438.0000 

6.9333 

14 

31.2000 

5294.7000 

7.8000 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

15 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

16 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

17 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2.3400 

0.0000 

1 . 1 700 

18 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

19 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

20 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

21 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

22 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

8.8400 

557.5600 

4.4200 

23 

10.6600 

650.8400 

5.3300 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

24 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

25 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

Caces  No. :0991B4-AIR  COOLED  CONDENSER 

100T 

0991C1 -COOL I NG  TOWER  50T 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

1 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

3 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

5 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

6 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

7 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

8 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

10.6600 

2597.0000 

5.3300 

9 

9.75  00 

1209.4600 

4.8750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

10 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

11 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

12 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

13 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

46.8000 

10578.8000 

11.7000 

14 

46.8000 

4478.5000 

11.7000 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

15 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

16 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

17 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

18 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

19 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

20 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

21 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

22 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

10.6600 

2597.0000 

5.3300 

23 

9.7500 

1209.4600 

4.8750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

24 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

25 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

Caces  No. :0991C2-COOLING  TOWER  100T 

0991 C3- COOLING  TOWER  300T 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

1 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

2 

16.5100 

0 . 0000 

8.2550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

3 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

5 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

6 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

7 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

8 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

19.3700 

1209.4600 

9.6850 

9 

21.7100 

2513.2600 

10.8550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

10 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

11 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

12 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

13 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

52.0000 

10070.0000 

13.0000 

14 

78.0000 

16377.0000 

19.5000 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

15 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

16 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

17 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

18 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

19 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

20 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

21 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

22 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

19.3700 

1209.4600 

9.6850 

23 

21.7100 

2513.2600 

10.8550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

24 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

25 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

45 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. : 099 1C4- COOLING  TOWER  WOT  0991D 1  - E VAPORAT I VE  CONDENSER  20T 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

|  MATERIALS 

)  EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

|  HOURS  1 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

1 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

2 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

3 

8.3200 

O.O.'OO 

4.1600 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

4 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

5 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17.9400 

0.0000 

B.9700 

6 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

7 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

8 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

23.1400 

2513.2600 

11.5700 

9 

20.2800 

794.4700 

10.1400 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

128.7000 

43142.0000 

32.1750 

36.4000 

3688.8000 

9.1000 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

15 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

17 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

18 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

19 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17.9400 

0.0000 

20 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17.9400 

0.0000 

21 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

22 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

23.1400 

2513.2600 

11.5700 

23 

20.2800 

794.4700 

10.1400 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

24 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

25 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

Caces  No. :0991D2-EVAPORATIVE  CONDENSER  100T 

099103 -EVAPORATIVE  CONDENSER  300T 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

1 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

25.6100 

1286.5750 

12.8050 

15.0800 

2268.1350 

7.5400 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

ii 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

12 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

13 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

100.1000 

10038.2000 

25.0250 

14 

182.0000 

31800.0000 

45.5000 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

15 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

16 

3.1200 

0.0000 

1 .5600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

17 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

18 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

19 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

20 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

21 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

22 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

25.6100 

1286.5750 

12.8050 

23 

15.0800 

2268.1350 

7.5400 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

24 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

25 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

Caces  No. :0991E0-EXPANSI0N  TANK 

0991F1-REFRIG.  FAN  COIL 

IT 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

2.2100 

53.0000 

2.2100 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

2.6000 

855.4200 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

19 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

igiH  MU 

0.0000 

22 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

23 

2.2100 

53.0000 

2.2100 

0.0000 

0.0000 

24 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 1 

0.0000 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

46 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. : 0991 F2 -RE FRIG.  FAN  COIL  3T  0991 F3-REFRIG.  FAN  COIL  5T 


1  LABOR 

1  HOURS 

1  MATERIALS 

|  S 

1  EQUIPMENT 
|  HOURS 

YR 

|  LABOR 

!  HOURS 

1  MATERIALS 

i  * 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

1  C.65CC!  0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.6500 

1  0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.6500 

0 . 0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.6500 

0.0000 

0.650C 

2.2100 

93.2800 

2.2100 

9 

2.2100 

196.1000 

2.2100 

0.650C 

0.0000 

0.6500 

10 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.6500 

0.0000 

C.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2.8600 

1051.5200 

1 .4300 

14 

3.2500 

1240.2000 

1.6250 

0.6500 

0.0000 

G.65CC 

15 

0.6500 

0.0000 

C.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2.2100 

93.2800 

2.2100 

23 

2.2100 

196.1000 

2.2100 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

Caces  No. : 09941 1-PI  PE /FITTINGS  ST.&  C.I.  099412- PI PE/f I T T I NGS,  COPPER 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

I  0.0000 

!  0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

'  0.0000 

l  0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

:  0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

!  0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

I  0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

i  0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0. DODO 

0.0000 

1  0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

o.cooo 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No . : 0994 1 3 - P I  PE  AND 

FITTINGS,  PVC 

099421 -GATE  VALVE,  3/8" 

-  1  1/2" 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.8190 

4.0704 

0.8190 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.0190 

29.5104 

6.0190 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

241.8000 

8321.0000 

120.9000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. : 099422-GATE  VALVE,  2"-3"  099428-DRAIN  VALVE 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

|  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

!  yr 

|  HOURS 

|  $ 

J  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

C.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :099434-PIPE  INSULATION 

099441 -CIRCULATOR  PUMP, 

<  1  HP 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

a 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

ii 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

19 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

Caces  No. :099442-5  TON  CHILLER  ACH  REC1P 

09A111-MULTI-ZONE  6500  CFM 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

3 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

ISw  1  $ 

4 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

ifiH'  1  u.-- 

5 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

6 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

7 

7.1300 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

8 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

9 

8.7100 

90.5452 

5.3300 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

10 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

11 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

12 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

36.4000 

5997.4800 

9.1000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

15 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

16 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

17 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

18 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

19 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

20 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

21 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

8.7100 

90.5452 

5.3300 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

24 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

25 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

48 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. :09A1 12-MUL T 1 -ZONE  10,000  CFM  09A1 13-MUL T 1  -  ZONE  25,000  CFM 


|  LABOR 

I  MATERIALS 

)  EQUIPMENT 

j 

j  LABOR 

)  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

i  * 

I  HOURS 

YR 

j  HOURS 

|  $ 

(  HOURS  J 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

1 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

2 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

3 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

4 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

5 

7.5400 

152.8308 

4.94  00 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

6 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

8 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

8.7100 

106.1060 

5.3300 

9 

9.1000 

205.8308 

5.4600 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

10 

7.54C0 

152.8308 

4.9400 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

11 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

1? 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

15 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

14 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

15 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

16 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

17 

7.5400 

152.8308 

4 . 9400 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

18 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

19 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

20 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

21 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

22 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

8.7100 

106.1060 

5.3300 

23 

9. 1000 

205.8308 

5.4600 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

24 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

25 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

Caces  No. :09A1 14-MUL T I -ZONE  50,000  CFM 

09A 1 1 5  - MUL T I  -  ZONE  2500  CFM 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

1 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7.9300 

171 .6564 

5.3300 

2 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7.9300 

171 .6564 

5.330G 

3 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

4 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7.9300 

171 .6564 

5.3300 

5  ’ 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

6 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7.9300 

171.6564 

5.5300 

8 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

9.4900 

277.6564 

5.8500 

9 

8.7100 

74.8996 

5.3300 

7.9300 

171 .6564 

5.3300 

10 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

11 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7.9300 

171  .6564 

5.3300 

12 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7.9300 

171  6564 

5.3300 

13 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

14 

26.0000 

4240.0000 

6.5000 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

15 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

16 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7.9300 

171  .6564 

5.3300 

17 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7.9300 

171 .6564 

5.3300 

18 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

19 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7.9300 

171 .6564 

5.3300 

20 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

21 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

22 

7.1500 

53.2120 

4. 5500 

9.4900 

277.6564 

5.8500 

23 

8.7100 

74.8996 

5.3300 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

24 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7.9300 

171 .6564 

5.3300 

25 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

Caces  No. :09A121 -OUAL  DUCT  6500  CFM 

09A 122 -DUAL 

DUCT  10,000 

CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

9 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

, .0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

36.4000 

5997.4800 

9. 1000 

14 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

23 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

49 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. :09A123-DUAL  DUCT  25,000  CFM  09A124-DUAL  DUCT  50,000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

j 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  I 

1  HOURS 

|  S 

1  HOURS 

1  ',R 

1  HOURS 

1  S 

|  HOURS  | 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.800C 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.800C 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.3950 

9 

9.3600 

277.6564 

5.7850 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

14 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.3950 

23 

9.3600 

277.6564 

5.7850 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No. :09A131 -3  DK. MULTI  ZONE  6500 

CFM 

09A132-3  DK. MULTI  ZONE  10,000  CFM 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

1 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

8.7100 

90.5240 

5.3300 

8.7100 

106.1908 

5.3300 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

10 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

11 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

12 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

13 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

14 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

15 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

16 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

17 

7.1500 

84 . 5032 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

18 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

19 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

20 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

21 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

22 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

8.7100 

90.5240 

5.3300 

23 

8.7100 

106.1908 

5.3300 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

24 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

25 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

Caces  No.:09A133-3  OK. MULTI  ZONE  25,000  CFM 

09A134-3  DK. MULTI  ZONE  50,000  CFM 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

1 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

2 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

3 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

4 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

5 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

6 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

8 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

9.1000 

181.3448 

5.7200 

9 

9.4900 

257.7496 

6.1100 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

10 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

11 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

12 

7. 9300 

151.7496 

5.3300 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

13 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

14 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

15 

7.9300 

151.7496 

5 . 3300 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

16 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

17 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

18 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

19 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

20 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

21 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

22 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

9.1000 

181.3448 

5.7200 

23 

9.4900 

257.7496 

6.1100 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

24 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

25 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

50 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. :09A141 -0 .0 .  VARI.VOL.  6500  CfM  09A142-D.D.  VAR  I .VOL . 10000  CFM 


j  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

i 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

!  EQUIPMENT  | 

|  HOURS 

|  $ 

I  HOURS 

:  tr 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  | 

7. 0200 

68.8576 

3.5100 

i 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

2 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

3 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

4 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

5 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

6 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

8 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

8.5800 

90.5452 

4.2900 

9 

8.5800 

106.1908 

4.2900 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

10 

7.0200 

84 . 5032 

3.5100 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

11 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

12 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

13 

|  7.0200 

84.5032 

3.5100 

39.0000 

6572.0000 

9.750C 

14 

46.8000 

8904.0000 

11.7000 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

15 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

16 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

17 

7.0200 

84 . 5032 

3.5100 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

18 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

19 

7. 0200 

84.5032 

3.5100 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

20 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

21 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

22 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

8.5800 

90.5452 

4.2900 

23 

8.5800 

106.1908 

4.2900 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

24 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

25 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

Caces  No. :09A143-D.D.  VAR I .VOL .25000  CFM 

09A144-D.D 

VAR I. VOL. 50000  CFM 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

1 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7.4100 

150.7956 

3 . 7050 

2 

7.3000 

171.6564 

3.9000 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

3 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

4 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

5 

7.8000 

171 .6564 

3.9C00 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

6 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

8 

7. 8000 

171.6564 

3.9000 

8.9700 

195.6972 

4.4850 

9 

9.3600 

216.5580 

4.6800 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

10 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

11 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

12 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

13 

7.8000 

171  .6564 

3.9000 

83.2000 

16960.0000 

20.8000 

14 

115.7000 

29680.0000 

28.9250 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

15 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

16 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

17 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

18 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

19 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

20 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

21 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

22 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

8.9700 

195.6972 

4.4850 

23 

9.3600 

216.5580 

4.6800 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

24 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

25 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

Caces  No. :09A145-D.D.  VAR 

.VOL.  10O,000CFM 

C9A151 -VARIABLE  VOLUME  6500  CFM 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

1 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

2 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

3 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

4 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

5 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

6 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

8 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

9.3600 

389.7408 

4 . 2900 

9 

8.5800 

90.5452 

7.8000 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

10 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

11 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

12 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

13 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

169.0000 

48760.0000 

42.2500 

14 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

15 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

16 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

17 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

18 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

19 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

20 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

21 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

22 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

9.3600 

389.7408 

4.2900 

23 

8.5800 

90.5452 

7.8000 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

24 

7.0200 

68.8576 

7.020C 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

25 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

5! 


?S  YFAR  POMPnAiFUT  I  l ST  TUP-  7fMJF  1 

Caces  No. :09A152-VARIA8LE  VOLUME  10000  CFM  09A153-VARIABLE  VOLUME  25000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

I  LABOR 

|  MATERIALS 

|  EQUIPMENT  | 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

|  HOURS  | 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

1 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

2 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

3 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

4 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

5 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

6 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

9 

7.4100 

148.1668 

4.0950 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

10 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

11 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

12 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

13 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

14 

75.4000 

15759.4000 

18.8500 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

15 

5.8500 

95.1668 

3. 3150 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

16 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

17 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

18 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

19 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

20 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

21 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

22 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

23 

7.4100 

148.1668 

4.0950 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

24 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

25 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

Caces  No. :09A154-VARIA8LE 

VOLUME  50000  CFM 

09A161 -TERM.  REHEAT  6500  CFM 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

1 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

Bn 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

ii 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

12 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

13 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

14 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

15 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

16 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

17 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

18 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

19 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

20 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

21 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

22 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

23 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

24 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

25 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

Caces  No. :09A162-TERM.  REHEAT  10000  CFM 

09A163-TERM.  REHEAT  25000  CFM 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

1 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

2 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

3 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

4 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

5 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

6 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

9 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

10 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

11 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

12 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

13 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

14 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

15 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

16 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

17 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

18 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84 . 5032 

4.4850 

19 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

20 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

21 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

22 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

23 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

24 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

25 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

52 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. :09A164-TERM.  REHEAT  50000  CFM  09A171-2  PIPE  INDUCTION  6500  CFM 


1  LABOR 

|  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

| 

i  LABOR 

!  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

I  t 

|  HOURS 

;  yr 

'  HOURS 

i  5 

|  HOURS  ] 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

1 

f  7.0200 

68.8576 

1  4.4850 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

2 

7.0200 

68.8576 

!  4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

3 

;  7.0200 

68.8576 

i  4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

4 

7.0200 

68.8576 

|  4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5 

1  7.0200 

68.8576 

!  4.4850 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

6 

7.0200 

66.8576 

4.4850 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7 

!  7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

8 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

9 

7.0200 

!  68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

10 

7.0200 

;  68.3576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

",  1 

7.0200 

!  68.8576 

4.4850 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

12 

7.02C0 

!  68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

13 

7  n20n 

68.3576 

4.4850 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

14 

7.0200 

63 . 8576 

4.4850 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

15 

'  7.0200 

68.8576 

:  4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

16 

7.0200 

68.6576 

4.4850 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

17 

7.0200 

68.6576 

4.4850 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

18 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

19 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

20 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

21 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

22 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

23 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

24 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

25 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

Caces  No. :09A172-2  PIPE  INOUCTION  10000  CFM 

09A173-2  PIPE  INDUCTION 

25000  CFM 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

1 

7.4100 

150.7956 

4.87501 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

2 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

3 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

4 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

5 

7.4100 

1 50 . 7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

6 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

9 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

10 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

11 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

12 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

13 

7.4100 

1 50.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

14 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

15 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

16 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

17 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

18 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

19 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

20 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

21 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

22 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

34.5032 

4.4850 

23 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

24 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

25 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

Caces  No. :09AT 74- 2  PIPE  INOUCTION  50000  CFM 

09A181-4  PIPE  INDUCTION 

6500  CFM 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

1 

7. 0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

2 

7.C200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171  .6564 

5.2650 

3 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171  .6564 

5.2650 

4 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171  .6564 

5.2650 

6 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171  .6564 

5.2650 

7 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

8 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171  .6564 

5.2650 

9 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171  .6564 

5.2650 

10 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171  .6564 

5.2650 

11 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

12 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

13 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171  .6564 

5.2650 

14 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

15 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

16 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

17 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

18 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171  .6564 

5.2650 

19 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

20 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171  .6564 

5.2650 

21 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

22 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

23 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171  .6564 

5.2650 

24 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

25 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

53 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. :09A182-4  PIPE  INDUCTION  10000  CFM  09A183-4  PIPE  INDuuiiU.  2o000  CFM 


1  LABOR 

1  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LA80R 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT  1 
HOURS 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

1 

7.4100 

150.7OSAI  4.8750! 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

2 

7.4100 

'  1^/956 

4.3750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

3 

7.4100 

,50.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

4 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

5 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

6 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

9 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

10 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

11 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

12 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

13 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

37.7000 

6181 .9200 

9.4250 

14 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

15 

7.410 0 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

16 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

17 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

18 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

19 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

20 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

21 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

22 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

23 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

24 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

25 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

Caces  No. :09A184-4  PIPE  INDUCTION  50000  CFM  09A191-2  PIPE  FAN  COIL  200  CFM 


7.8000 

171.6564 

5.2650 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

2 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

9 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

12 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

13 

1.0400 

6.3600 

HEM 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

14 

2.6000 

609.5000 

1.3000 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

23 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

Caces  No. :09A192-2  PIPE  FAN  COIL  400  CFM  09A193-2  PIPE  FAN  COIL  600  CFM 


1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1 . 0400 

6.3600 

1 . 0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1  .0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

9 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

694.3000 

1.3000 

14 

2.8600 

752.6000 

1 .4300 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

23 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

54 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. :09A194-2  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM  09A1A1-4  PIPE  FAN  COIL  200  CFM 


|  LABOR 

1  HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

9 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1  .0400 

3.2500 

1240.2000 

1.6250 

14 

2.8600 

664.6200 

1.4300 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1 .0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

23 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

Caces  NO..-09A1A2-4  PIPE  FAN  COIL  400  CFM  09A1A3-4  PIPE  FAN  COIL  600  CFM 


1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

9 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.8600 

1526.4000 

1.4300 

14 

3.1200 

827.8600 

1.5600 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1  .0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

23 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1 .0400 

6.3600 

1  .0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

Caces  No. :09A1A4-4  PIPE  FAN  COIL  1200 

CFM 

09A1B1-UNIT  VENT  400  CFM 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.0400 

6.3600 

1  .0400 

2 

1 . 8200 

1.5900 

1 .8200 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.8200 

1  .5900 

1.8200 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.0400 

6 . 3600 

1.0400 

7 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.0400 

6  3600 

1  .0400 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

9 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 . 0400 

6.3600 

1 .0400 

12 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1 .8200 

1 .5900 

1.8200 

3.6400 

1364.2200 

1.8200 

14 

2.6000 

1590.0000 

1.3000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

17 

1 .8200 

1 .5900 

1 .8200 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .0400 

6.3600 

1  .0400 

20 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.8200 

1 . 5°00 

1.8200 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

23 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

55 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

C aces  No. :09A182-UNJT  VENT  1200  CFM  09A1C1 -SIN. ZONE  DRAU  THRU  6500CFH 


1  LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

LABOR 

I  MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

|  HOURS 

YR 

HOURS 

S 

HOURS 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1.8200 

1 .5900 

1 .8200 

4 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

6 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

9 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

10 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3.2500 

1908.0000 

1.6250 

14 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

15 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

16 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

23 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

25 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

Caces  No. :09A1C2- SIN. ZONE 

DRAW  THR.10000CFM 

09A1C3-SIN 

ZONE  DRAU  THR. 25000C FM 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

1 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

2 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

3 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

4 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

5 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

6 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

9 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

10 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

11 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

12 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

13 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

14 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

15 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

16 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

17 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

18 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

19 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

20 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

21 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

22 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

23 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

24 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

25 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

Caces  No. :09A1C4-SIN.ZONE 

DRAW  THR.50000CFM 

09A1C5-SIN 

ZONE  DRAWTHRU  1000CFM 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

1 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

2 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

3 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

4 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

6 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

9 

8.5800 

37.8632 

8.5800 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

10 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

11 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

12 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

13 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

14 

7.0200 

16. 1756 

7.0200 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

15 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

16 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

17 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

18 

8.5800 

37.8632 

8.5800 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

19 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

20 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

21 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

22 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

23 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

24 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

25 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

56 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. :09A1C6-SIN.ZONE  ORAUTHRU  2500CFM  09A1D1-UNIT  HEATER  400  CFM 


|  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

HOURS 

$ 

[  HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

4 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

5 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

6 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

8 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

8.5800 

74.8996 

5.2650 

9 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

12 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

13 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

23.4000 

3710.0000 

5.8500 

14 

2.6000 

312.7000 

1 .3000 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

15 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

17 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

19 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

20 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8.5800 

74.8996 

5.2650 

23 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

24 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

Caces  No. :09A1D2-UNIT  HEATER  1200  CFM 

09A1D3-UNIT  HEATER  4000 

CFM 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

9 

2.8600 

128.7900 

2.8600 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3.2500 

461.1000 

1.6250 

14 

3.2500 

828.9200 

1.6250 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

15 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1 .8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1 .8200 

20 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

23 

2.8600 

128.7900 

2.8600 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

Caces  No. :09A1D4-UNIT  HEATER  8000  CFM 

09A1D5-GASFIRED  RADIANT 

HTR  50MBH 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.8200 

1 .5900 

1 .8200 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2.8600 

160.5900 

2.8600 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .8200 

1.5900 

1 .8200 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.2500 

1272.0000 

1.6250 

14 

2.6000 

445.2000 

1.3000 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

15 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .8200 

1 . 5900 

1 .8200 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .8200 

1 . 5900 

1.8200 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2.8600 

160.5900 

2.8600 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

57 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. :09A1E1 -HEAT  PUMP  5T  09A1E2-HEAT  PUMP  1 OT 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

i  YR 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  | 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

o.oooc 

3.6400 

2 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

4 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

5 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

6 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

7 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

8 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

27.0400 

4802.2982 

27.0400 

9 

32.6300 

9088.0902 

32.6300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

16 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

17 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

8.3850 

2994.5000 

4.1925 

18 

14.3000 

5989.0000 

4.7667 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

19 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

20 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

21 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

22 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

23 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

24 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

25 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

Caces  No. :09A1E3-HEAT  PUMP  25T 

09A1E4-HEAT  PUMP  IT 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

2 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

3 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

4 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

5 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

6 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

7 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

8 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

35.2300 

23751.0702 

35.2300 

9 

21.3200 

262.8906 

21.3200 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

10 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

11 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

12 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

13 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

14 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

15 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

16 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

17 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

19.5000 

17755.0000 

4.8750 

18 

5.5380 

1272.0000 

2.7690 

11.8300 

0.0000 

1 1 . 8300 

19 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

20 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

21 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

23 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

Caces  No. :09AlG1 -DUCTCOIL 

1-ROW  H.W. 12X24 

09B211- FORCE  DRAFT  FAN  10,000  CFM 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

1 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

2 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

4 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

5 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

6 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

7 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

8 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

9 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

10 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

11 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

12 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

13 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

14 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

15 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

16 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

17 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

18 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

19 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

20 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

21 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.3400 

80.5600 

1.1700 

22 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

23 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

24 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

25 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

58 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. :09B212- IND  DRAFT  FAN  10000  CFM  09C1 1 1 -EXHAUST  FAN  <200  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

S 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS  1 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

8 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

C.0000 

0.0000 

0.0000 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

12 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

16 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

19 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

23 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :09C112-EXHAUST  FAN,  1000  CFM 

09C1 13-EXHAUST  FAN  10,000  CFM 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2.3400 

21 .6876 

2.3400 

10 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

5.2000 

296.8000 

2.6000 

20 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

Caces  No. :09C1 14 -EXHAUST  FAN  25,000  CFM  09C1 15-EXHAUST  FAN  50,000  CFM 


4.4200 

67.3524 

2.2100 

1 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

2 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

3 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

5 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

6 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

7 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

8 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

9 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

10 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

11 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

12 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

13 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

14 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

15 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

16 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

17 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

18 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

19 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

20 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

21 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

22 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

23 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

24 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

25 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING*  ZONE  1 

Caces  No. :09C1 16-EXHAUST  FAN,  5000  CFM  09C121-A1R  CURTAIN,  1000  CFM 


1  LABOR 

)  HOURS 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

HOURS 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

* 

EQUIPMENT 

HOURS 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2.6000 

21.6876 

1.9500 

9 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.8850 

93.2800 

1.8850 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

15.6000 

1632.4000 

7.8000 

18 

3.2500 

689.0000 

3.2500 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

Caces  No. :09C210-METAL  FLUE/CHIMNEY  09D510-ROOM  HUMIDIFIER, FLOOR  TYPE 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.6500 

0.0000 

0.650C 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

Caces  No. :09E1 1 1 -THERMOSTATS/PNEUMATICS 

09E112-HUMIDITY  SENSOR 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1  3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

8 

1.3000 

0 . 0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

0 . 7800 

100.2654 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

0.7800 

100.2654 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

187.2278 

0.7800 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1 .3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

60 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  1 

Caces  No. :09£1 13-FLOW  SENSOR  09E114-RAD1ATION  SENSOR 


|  LABOR 
|  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT  j 
HOURS 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

100.0428 

0.7800 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

0.7800 

77.1150 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1 .30  uO 

Caces  No. :09E1 15-UIND  VELOCITY  SENSOR  09E1 16-PRESSURE  SENSOR 


1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

45.5270 

0.7800 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

14 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

45.5270 

0.7800 

18 

0.7800 

58.3000 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09E121 -DAMPER  CONTROLLER/ELECT. 

09E131 -SIMPLEX  AIR  COMPR.,1  HP 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

1 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1 .4690 

1.4628 

1.4690 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.4690 

1.4628 

1 .4690 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1 .4690 

1.4628 

1 .4690 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

9 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

2.6000 

287.2070 

2.6000 

14 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

15 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

16 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

18 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

21 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

3.6790 

6103.8298 

1.8395 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1 .4690 

1.4628 

1.4690 

1 . 3000 

0.0000 

1 . 3000 

24 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.4690 

1.4628 

1.4690 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. :091 110-GAS  METER  091210-PIPE/FITTINGS.  STEEL/IRON 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  s 

!  HOURS 

1  ™ 

l  HOURS 

|  $ 

1  HOURS  1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3900 

98.5800 

0.3900 

16 

0.0000 

o .  no  oo 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0,0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :091220-PRESS.  REDUCING  VALVE,  .5" 

091230-PRESS.  REDUCING  VALVE,  2*' 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

5 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

10 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

15 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

20 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

25 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

Caces  No. :092110-OIL  STORAGE  TANK,  275  GAL. 

092120-OIL 

FILTER 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

o.ccoo 

0.0000 

5 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.1040 

3.2920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.1040 

3 . 3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.1040 

3 . 3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.1040 

3 . 3920 

0.1040 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. : 092130-FUEL  LEVEL  METER  092310-PIPE/FITTINGS,  COPPER 


1  LABOR 

1  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT  I 
HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

A 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.ooco 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

1.3000 

620.1000 

1 .3000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

C.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.ooco 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0931 10-LPG  STORAGE  TANK,  1000  GAL  093310-PIPE/FI TNGS, STEEL/IRON 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.ooco 

2 

o.cooo 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

C.0000 

o.oooo 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

n.oooo 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.ooco 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0941 10-STEAM  CONVERTOR,  <300,000 

094120-FLASH  TANK,  24  GAL. 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0 . 0923 

0.0000 

0.0923 

4 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0 . 0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

7 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

G.COCO 

3 

0.0390 

n . none 

0.0390 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

9 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

10 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

13 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

17 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0 . 0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

20 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

23 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

25 

6.5000 

147.3400 

3.2500 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No.:094130-STEAN  REG.  VALVE  2"  094150-COND.  METER, <300  #/HR. 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  s 

1  HOURS 

1  yr 

1  HOURS 

1  $ 

|  HOURS  I 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 094210-RADIATOR 

VALVE  1" 

094310-CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.: 094320 -BASEBOARD  RADIATION  10  FT 

094330- FINNED  RADIATOR, 

UALL  10  F 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

n.onnn 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. :0V61 10-SOLAR  PANEL,  3'  X  8'  0961 20- SOLAR, STORAGE  TANK , 1 000GAL 


!  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

o.ocoo 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

C.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

o.ocoo 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 096210- PI  PE/ FITTINGS,  PVC 

0981 11 -BOILER  GAS  250  KBTU/HR 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

37.4400 

o.ccoo 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.2870 

0.0265 

0.2870 

9 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

44.9800 

319.0918 

44.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

3 8.8700 

o.oono 

38.8700 

0.7041 

6.7575 

0.4955 

17 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

43.5500 

319.0918 

43.5500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

3S.3700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

Caces  No. :0981 12-BOI LER  GAS  2000  KBTU/HR  0981 13-BO. LER  GAS  10,000  KBTU/HR 


38.6100 

0.0000 

38.6100 

1 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

2 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

3 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

4 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

49.6600 

0.0000 

49.6600 

5 

45.7600 

0.0000 

45.7600 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

6 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

7 

41 .6000 

0.0000 

41.6000 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

8 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

9 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

53.4300 

0.0000 

53.4300 

10 

49.5300 

0.0000 

49.5300 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

11 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

49.1400 

616.5808 

49.1400 

12 

51.4800 

3642.7006 

51.4800 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

13 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

14 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

49.6600 

0.0000 

49.6600 

15 

45.7600 

0.0000 

45.7600 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

16 

45.3700 

0.0000 

45.3  700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

17 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

18 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

19 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

52.7800 

0.0000 

52.7800 

20 

48.8800 

0.0000 

48.8800 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

21 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

22 

44 . 7200 

0.0000 

44.7200 

45.3700 

616.5808 

45.3700 

23 

47.7100 

3642.7006 

47.7100 

43  0300 

n  nnnn 

43.nvjQ 

24 

46  VOn 

O.onnn 

45.3700 

49.0100 

0.0000 

49.0100 

25 

45.1100 

0.0000 

45.1100 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. :098121 -BOILER  COAL  40,000  KBTU/HR  098122-BOILER  COAL  100,000  KBTU/H 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

(  HOURS 

* 

1  HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

1 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

2 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

3 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

4 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

5 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

6 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

7 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

8 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

|  . 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

>§US  WT 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

■  i 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

'--■9 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

■  1 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

HA.. 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

20 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

21 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

22 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

23 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

24 

125.4500 

o.oooc 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

25 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

Caces  No. :098131 -BOILER  OIL  250  K8TU/HR 

098132-BOILER  OIL  2000  KBTU/HR 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

1 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.64 00 

0.0000 

42.6400 

2 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

3 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

4 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

5 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.990C 

0.0000 

41.9900 

6 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

7 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

8 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

9 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

10 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

11 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

59.2800 

222.5046 

59.2800 

12 

55.6400 

222.5046 

55.6400 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

13 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

14 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

15 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

16 

48.3600 

o.ocoo 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

17 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

18 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

ttsMlI  1  I  1  1 

42.6400 

19 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

MliBSl  1 1 1 1 

41 .9900 

20 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

hBiI  in! 

42.6400 

21 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41 .9900 

0.0000 

41.9900 

22 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

59.2800 

222.5046 

59.2800 

23 

55.6400 

222.5046 

55.6400 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

24 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

25 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

Caces  No. :098133-BOILER  OIL  10,000  KBTU/HR  098141-BOILER  GAS/OIL  2000  KBTU/H 


52.6500 

0.0000 

52.6500 

1 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

2 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

3 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

4 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

5 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

6 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

7 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

8 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

9 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

10 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

11 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

60.5800 

248.1566 

60.5800 

12 

52.7800 

382.0134 

52.7800 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

13 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

14 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

15 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

16 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

17 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

18 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

19 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

20 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

21 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

22 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

60.5800 

248.1566 

60.5800 

23 

52.7800 

382.0134 

52.7800 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

24 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

25 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

66 


YFAP  rnMPnWFWT  I  7DUF  ? 

Caces  No. :098142-BOILER  GAS/OIL  20000  KBTU  098151 -BO I LR.PNEUMAT -COAL  SPREAD. 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1 

LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

$ 

HOURS 

1  YR 

HOURS 

$ 

1  HOURS  I 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

1 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

2 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

3 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

4 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

5 

202.9300 

0 . 0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

6 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

7 

203. 3200 

0.0000 

203.3200 

45.8900 

0.0000 

45 .8900 

8 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

9 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

10 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

11 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

55.1200 

6882.6118 

55.1200 

12 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

13 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

14 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

15 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

16 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

17 

220.8700 

1574.1000 

211.4450 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

18 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

19 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

20 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

21 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

22 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

55.1200 

6882.6118 

55.1200 

23 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

24 

202.9300 

0.0000 

2 02.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

25 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

Caces  No. :098161 -ASH  HANDLING  SYSTEM 

098171-FUEL  OIL  EQUIPMENT 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

1 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

2 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

3 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

4 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

5 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

6 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

7 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

8 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

9 

0.5200 

0.0000 

C.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

10 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

11 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

12 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

13 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

14 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

15 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

16 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

332.1500 

1798.8200 

327.3400 

17 

5.1090 

5.3000 

2.5545 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

18 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

19 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

20 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.9600 

0.0000 

323.9600 

21 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

22 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

23 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

24 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

25 

2.6000 

302.1000 

1.3000 

Caces  No. :098181 -CHEMICAL 

FEE0  SYSTEM 

098191-FEED-UATER  SUPPLY 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

3.2500 

389.0200 

1.6250 

25 

28.6000 

2756.0000 

9.5333 

f)7 


Caces  No. :0981A1 -DEAERATOR 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

0981B1 -BLOWOFF  SYSTEM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

j  HOURS 

|  * 

[  HOURS 

1  ™ 

1  HOURS 

|  t 

|  HOURS  I 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

6 

0.0000 

0.0000 

G .  0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

9 

0.0000 

0.0000 

0,0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.75  00 

11 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.75  00 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.75  00 

15 

0.0000 

0.0000 

0,0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.75  00 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.75  00 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

25 

2.6000 

147.3400 

1.3000 

Caces  No. :0981C1 -HOUSE  FURN.GAS  25KBTU/HR 

0981C2-HOUSE  FURN.GAS  100KBTU/HR 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

1 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

5 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

6 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

8 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

9 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

11 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

12 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

13 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

15 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7.3580 

312.7000 

7.3580 

17 

7.4100 

374.1800 

7.4100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

18 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

4.0300 

0.0000 

1300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

20 

4.0300 

0.0000 

j300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

21 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

22 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

23 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

24 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10.4000 

355.1000 

5.2000 

25 

20.8000 

471.7000 

10.4000 

Caces  No. :0981C3-HOUSE  FURN.GAS  200KBTU/HR  0981D1-HOUSE  FURN.OIL  25KBTU/HR 


4.0300 

0.0000 

4.0300 

1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

6 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

8 

5.3300 

0 . 0000 

5.3300 

4.0300 

o.ocoo 

4.0300 

9 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10 

5.3300 

0 . 0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

11 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

12 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

13 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

15 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7.4100 

455.8000 

7.4100 

17 

8.7100 

444.1400 

8.7100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

18 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

20 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

21 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.030n 

22 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

24 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1786.1000 

10.4000 

25 

10.4000 

848.0000 

5.2000 

68 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. :098102-HOUSE  FURN.OIl  10QKBTU/HR  098103-HOUSE  FURN.OIL  200KBTU/HR 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  HOURS 

S 

NCXJRS 

YR 

HOURS 

S 

HOURS 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.330 0 

0.0000 

5.3300 

6 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

9 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

10 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

11 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

12 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

13 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

15 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8.7100 

484.4200 

8.7100 

17 

8.7100 

567.1000 

8.7100 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

18 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

19 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

21 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

22 

5.3300 

0 . 0000 

5.330C 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

24 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1353.4960 

10.4000 

25 

20.8000 

1595.3000 

10.4000 

Caces  No. :0981E1- HOUSE  FURN. ELECT  25KBTU/HR 

0981E2- HOUSE  FURN. ELECT 

100KBTU 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

2 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

3 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

4 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

5 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

7 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

8 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

9 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

1.950U 

0.0000 

1.9500 

10 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

11 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

12 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

13 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

14 

1 .9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

15 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

16 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

6.2400 

212.0000 

6.2400 

17 

6.2400 

305.2800 

6.2400 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

18 

1.9500 

C.0000 

1 .9500 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

19 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 .9500 

0.0000 

1 .9500 

20 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

21 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1 . 9500 

22 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

23 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

24 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10.4000 

601.0200 

5.2000 

25 

20.8000 

751.2750 

10.4000 

Caces  No. :0981E3- HOUSE  FURN .ELECT .200KBTU/H  0981F0-CAST  IRON  RADIATOR  TO  SECT 


1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1 

0.0000 

'.0000 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1 .9500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1 .9500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .9S0O 

0 . 0000 

1 .9500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1 .9500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.2400 

392.2000 

6.2400 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1 . 95  00 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1 .9500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1  .9500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.8000 

954.0000 

10.4000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. :0981G0-BASEBOARD  RADIATION  10  FT  0981H0-FINNED  RADIATOR,  WALL  10  F 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  S 

HOURS 

|  YR 

HOURS 

1  $ 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0981 1 0- EXPANS  ION  TANK 

0981 J1 -STEAM  CONVERTOR, 

<300,000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

9 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

17 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

25 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

Caces  No. :0981K1 -FLASH  TANK,  24  GAL. 

0981 L0- STORAGE  TANK,  DHU 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

4 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

8 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

12 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

16 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

19 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

22 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

23 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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?S  ypar  rrMPmjpuT  i  7nwF  7 

Caces  No. :0981M1 -  1ND.  FUR.,  GAS/OIL  500  MBU  0981M2- IND.FURN. GAS/OIL  2000  M3TU 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

|  s 

|  HOURS 

|  YR 

1  HOURS 

1  s 

1  HOURS 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

1 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

2 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

3 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

o.oooc 

3.7050 

4 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

5 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

o.oooc 

3.7050 

6 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

7 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

8 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

9 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

10 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

11 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

12 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

13 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

12.8700 

584.1236 

7.9300 

14 

15.2100 

1214.4208 

15.2100 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

15 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

16 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

17 

4.3100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

18 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

19 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

20 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

21 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

22 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

23 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

24 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

25 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

Caces  No. :0981NO-SURG£  TANK,  1000  GAL 

098411-PIPE/FITTINGS,  ST.  &  C.I. 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

..  0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.1.J00 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0  0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

Caces  No. :0984 12-PI PE/F I TT I NGS,  COPPER 

098413-PIPE 

AND  FITTINGS,  PVC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.8190 

4.0704 

0.8190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No.  : 098414-PIPE  INSULATION  098421-GATE  VALVE,  3/8"  -  t  1/2" 


|  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

|  s 

1  HOURS 

1  r* 

|  HOURS 

1  $ 

|  HOURS  | 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

o.oooc 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

o.oooc 

4 

0.0000 

0.C300 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

o.oooc 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

o.oooc 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.5119 

0.4452 

1.5119 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.:098422-GATE  VALVE,  2"  -  3" 

098428-DRAIN  VALVE 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

Caces  No. : 098429- RADIATOR 

VALVE  1" 

09842A - PRESSURE  REDUCER 

VALVE  2" 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4300 

20.2248 

0.7150 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

72 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No.: 098437- STEAM  TRAP,  F  &  T,  <1“  09843A-PIPE  INSULATION 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

I  * 

|  HOURS 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1  1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.650C 

o.oooc 

0.650C 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.650C 

0.0000 

0.650C 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.650C 

0.0000 

0.650C 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

■  1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

flUS  9 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

ISRHI 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

ii 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

17 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

Caces  No. :098441 -CIRCULATION  PUMP,  <  1  HP 

098442-CIRCULATION  PUMP 

5  HP 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

3 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

5 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

6 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

7 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

8 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

9 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

10 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.1092 

11 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

K  s at? 

0.1092 

12 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.1092 

13 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

15 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

16 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

17 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

18 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

20 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

21 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

24 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

25 

4.1990 

1272.0000 

2.0995 

Caces  No. :098446-COND.  RCVR.,  10  -  15 

GAL. 

0991 11 -A/C 

DX  PACKAGE  5T 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

5 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1.9487 

9 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

10 

24.4400 

2592.2300 

24.4400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

15 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1 .9487 

17 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

20 

8.3850 

1855.0000 

4.1925 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.9962 

37.1212 

3.9962 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

7^ 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. :099112-A/C  DX  PACKAGE  20T  099113-A/C  DX  PACKAGE  50T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

j 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

|  $ 

1  HOURS 

1  ™ 

j  HOURS 

1  S 

|  HOURS  | 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

5 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

8 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

30.0300 

9018.5330 

30.0300 

35.2300 

27255.1546 

35.2300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

misIB  PHT?’;* 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

20.4100 

7950.0000 

6.8033 

20 

47.7100 

21200.0000 

11.9275 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

23 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. :099121 -A/C  WINDOW  IT 

099122-A/C 

WINDOW  2T 

1 . 690 J 

0.0000 

1.6900 

1 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

2 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

3 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

4 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

5 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

6 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

7 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

2.9900 

1.7702 

2.9900 

8 

2.9900 

1.7702 

2.9900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

5.9800 

530.0000 

5.9800 

6.5000 

742.0000 

6.5000 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

siilSSK1 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

mam 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

15 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

16 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

17 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

2.9900 

1.7702 

2.9900 

18 

2.9900 

1.7702 

2.9900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

19 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

5.9800 

530.0000 

5.9800 

20 

6.5000 

742.0000 

6.5000 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

21 

1 .6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

22 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

23 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

24 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

25 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

Caces  No. :099131 -A/C  PAD  MTD.  4T 

099132-A/C 

PAD  MOUNTED  20  TON 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

2 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

3 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

4 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

5 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

b 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

7 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6.2400 

8.8510 

6.2400 

8 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

9 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6.5000 

1484.0000 

3.2500 

10 

30.0300 

9018.5330 

30.0300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

11 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

12 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

13 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

14 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

15 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

16 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

17 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6.2400 

8.8510 

6.2400 

18 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

19 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6.5000 

1484.0000 

3.2500 

20 

30.0300 

9018.5330 

30.0300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

21 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

22 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

23 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

24 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

25 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

74 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. -.099141  -CHILLER-AIR  COOL  RECIP.20T  099142-CHILLER  AIR  COOL  REC.50T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

I 

|  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

|  S 

|  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS  I 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

1 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

2 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

3 

27.950C 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

4 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

5 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

6 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

7 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

8 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

42.3800 

5119.8000 

21.1900 

10 

52.5200 

11395.0000 

22.1650 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

11 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

12 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

13 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

14 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

15 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

16 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

17 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

18 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

19 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

28.6000 

10759.0000 

7.1500 

20 

40.3000 

19080.0000 

10.0750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

21 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

22 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

23 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

24 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

25 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

Caces  No. :099143-CHILLER  AIR  COOL  REC 

100T 

0991 44 -CHILLER- AIR  COOL 

RECIP.  5T 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

1 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

.  0.0000 

13.9750 

2 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

3 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

4 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

5 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

6 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

7 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

6 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

9 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

52.5200 

29309.0000 

20.1175 

10 

31.9800 

2003.4000 

31.9800 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

11 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

12 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

13 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

14 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

15 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

16 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

17 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

18 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

19 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

72.8000 

40280.0000 

18.2000 

20 

15.6000 

3710.0000 

5.2000 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

21 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

23 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

24 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

25 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

Caces  No. : 0991 45 -CHILLER  AIR  COOL  REC. 

10T 

099146-CHILLER  AIR  COOL 

REC.  15T 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

2 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0  0000 

8.7750 

3 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

4 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

5 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

o.ocoo 

8.7750 

6 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.000U 

8.7750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

8 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

9 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

42.1200 

3879.6000 

? ' .0600 

10 

47.3200 

9068.3000 

23.6600 

17.5500 

O.'iOOO 

8.7750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

13 

22.75  00 

0.0000 

11 .3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

15 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

16 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

17 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

18 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

19 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

20.8000 

6360.0000 

6.9333 

20 

28.6000 

8268.0000 

7.1500 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

21 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

22 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

23 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

24 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

25 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

75 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. :099151 -CHILLER  WAT. COOL  REC.20T  099152-CHILLER  WAT. COOL  REC.50T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

1  * 

[  HOURS 

1  w 

HOURS 

j  $ 

HOURS  1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

8 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

33.2800 

4778.4800 

16.6400 

10 

40.8200 

11236.0000 

17.3983 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

16 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

29.9000 

9540.0000 

7.4750 

20 

48.1000 

15900.0000 

12.0250 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

Caces  No. :099153-CHILLER  WAT. COOL  REC 

100T 

099154-CHILLER  WAT.  COOL  REC.  10T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

!  40.8200 

29044.0000 

15.8925 

30.6800 

3392.0000 

15.3400 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

74.1000 

27030.0000 

18.5250 

20 

20.8000 

5300.0000 

5.2000 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

Caces  No. : 099 155 -CHILLER  WAT. COOL  REC 

200T 

099161-CHILL.  HERMETIC  CENT.  100T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

40.8200 

44096.0000 

15.8925 

10 

49.9200 

22331.0200 

24.9600 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

33.1500 

0 . 0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

74.1000 

53000.0000 

18.5250 

20 

62.4000 

37789.0000 

15.6000 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

33.1500 

0 . 0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

33.1500 

0 . 0000 

16.5750 

76 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. :099162-CHILL.  HERMETIC  CENT.  300T  099163-CHILL.  HERMETIC  CENT.  900T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

I 

LABOR 

MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

$ 

|  HOURS 

1  *R 

HOURS 

* 

|  HOURS 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

49.4000 

66569.0600 

24.7000 

10 

49.9200 

199283.1800 

24.9600 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

97.5000 

61771.5000 

24.3750 

20 

162.5000 

127200.0000 

40.6250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.57S" 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No. :099171 -CHILL.  OPEN  CENT.  300T 

099172-CHILL.  OPEN  CENT 

900T 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

114.6600 

66569.0600 

57.3300 

10 

49.9200 

199283.1800 

24.9600 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

97.5000 

61771.5000 

24.3750 

20 

162.5000 

127200.0000 

40.6250 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No. : 0991 81 -CHILL .D8L .BNDL .  HERM 

100T 

099182-CHILL. DBL. BNDL.  HERM.300T 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

4 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

5 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

6 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

7 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

8 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

9 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

55.1200 

22596.0200 

27.5600 

10 

71.7600 

95666.0600 

35.8800 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

38.3500 

0 . 0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

15 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

16 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

19 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

68.9000 

41340.0000 

17.2250 

20 

107.9000 

67840.0000 

26.9750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

23 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

24 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

77 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No.:099183-CH1LL.DBL.BNDL.  HERM.900T  099191 -CHILL .  ONE  STG.  ABS.  100T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

!  * 

|  HOURS 

1  yr 

|  HOURS 

1  5 

|  HOURS  I 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1  1 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.350C 

o.oooc 

19.1750 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.350C 

0.0000 

19.1750 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

o.oooc 

19.1750 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

■ 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

MSA  i 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

104.1300 

199760.1800 

52.0650 

122.3300 

7632.0000 

61.1650 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

ii 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

15 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

16 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

19 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

178.1000 

139920.0000 

44.5250 

20 

65.0000 

37100.0000 

16.2500 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

23 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

24 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

Caces  No. :099192-CHILL.  ONE  STG.  ABS. 

300T 

099193-CHILL.  ONE  STG.  ABS.  900T 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

7 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

8 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

9 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25.3500 

7632.0000 

12.6750 

10 

25.3500 

7632.0000 

12.6750 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

11 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

12 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

o.ooor 

8.3850 

15 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

104.0000 

61480.0000 

26.0000 

20 

167.7000 

113420.0000 

41.9250 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

Caces  No. :0991A1-CHILL.  TWO  STG.  ABS. 

300T 

0991A2-CHILL.  TWO  STG.  ABS.  900T 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

7 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

8 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

9 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

25.3500 

7632.0000 

12.6750 

10 

24.1800 

7632.0000 

12.0900 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

11 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

12 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

15 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

114.4000 

67840.0000 

28.6000 

20 

184.6000 

125822.0000 

46.1500 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

15 ,o000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

15.6000 

c.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

78 


yfar  rnMPnypMT  i 7hmf  ? 

Caces  No. : 099181 -AIR  COOLED  CONDENSER  5T  0991B2-AIR  COOLED  CONDENSER  20T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

|  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

|  YR 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  | 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

1 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

2 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

3 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

4 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

5 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

6 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

7 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

8 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

9 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

8.8400 

464.2800 

8.8400 

10 

8.8400 

557.5600 

4.4200 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

11 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

12 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

13 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

14 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

9.1000 

821.5000 

4.5500 

15 

20.8000 

2438.0000 

6.9333 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

16 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

17 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

18 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

19 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

20 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

21 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

22 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

23 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

24 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

8.8400 

464.2800 

8.8400 

25 

8.8400 

557.5600 

4.4200 

Caces  NO..-0991B3-AIR  COOLED  CONDENSER 

SOT 

0991B4-AIR 

COOLED  CONDENSER  100T 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

1 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

3 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

5 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

6 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

7 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

8 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

9 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

10.6600 

650.8400 

5.3300 

10 

10.6600 

2597.0000 

5.3300 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

11 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

12 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

13 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

14 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

31.2000 

5294.7000 

7.8000 

15 

46.8000 

10578.8000 

11.7000 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

16 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

17 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

18 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

19 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

20 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

21 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

22 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

23 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

24 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

10.6600 

650.8400 

5.3300 

25 

10.6600 

2597.0000 

5.3300 

Caces  No. :0991C1 -COOLING  TOWER  50T 

0991 C2- COOLING  TOWER  100T 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

1 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

2 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

3 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

5 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

6 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

7 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

8 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

9 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

9.7500 

1209.4600 

4.8750 

10 

19.3700 

1209.4600 

9.6850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

11 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

12 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

13 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

14 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

46.8000 

4478.5000 

11.7000 

15 

52.0000 

10070.0000 

13.0000 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

16 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

17 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

18 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

19 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

20 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

21 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

22 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

23 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

24 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

9.7500 

1209.4600 

4.8750 

25 

19.3700 

1209-4600 

9.6850 

79 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No.:0991C3-COOLING  TOWER  300T  0991 C4- COOLING  TOWER  900T 


1  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

* 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT  1 
HOURS  | 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

1 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

2 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

3 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

4 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

5 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

6 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

7 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

8 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

21.7100 

2513.2600 

10.8550 

Ijlfc  | 

23.1400 

2513.2600 

11.5700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

78.0000 

16377.0000 

19.5000 

15 

128.7000 

43142.0000 

32.1750 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

16 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

17 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

18 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

19 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

20 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

21 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

22 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

23 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

24 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

21.7100 

2513.2600 

10.8550 

25 

23.1400 

2513.2600 

11.5700 

Caces  No. :0991D1 -EVAPORATIVE  CONDENSER  20T  0991D2-EVAPORATIVE  CONDENSER  TOOT 


8.3200 

0.0000 

4.1600 

1 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

2 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

3 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

4 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

5 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

6 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

7 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

8 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

9 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

20.2800 

794.4700 

10.1400 

25.6100 

1286.5750 

12.8050 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

11 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

12 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

13 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

14 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

36.4000 

3688.8000 

9.1000 

15 

100.1000 

10038.2000 

25.0250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

16 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

18 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

19 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

20 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

21 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

22 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

23 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

24 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

20.2800 

794.4700 

10.1400 

25 

25.6100 

1286.5750 

12.8050 

Caces  No. : 0991 D3- EVAPORATIVE  CONDENSER  300T  0991E0-EXPANSION  TANK 


3.1200 

0.0000 

1.5600 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1 . 5600 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

9 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

15.0800 

2268.1350 

7.5400 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1 . 5600 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

182.0000 

31800.0000 

45.5000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

17 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15.0800 

2268.1350 

7.5400 

25 

0.0390 

0.0000 

0.0390 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. : 0991  FI -REFRIG.  FAN  COIL  IT  0991F2-REFRIG.  FAN  COIL  3T 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

|  $ 

{  HOURS 

1  ™ 

[  HOURS 

1  * 

1  HOURS  | 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2.2100 

53.0000 

2.2100 

10 

2.2100 

93.2800 

2.2100 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2.6000 

855.4200 

1.3000 

15 

2.8600 

1051.5200 

1 .4300 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2.2100 

53.0000 

2.2100 

25 

2.2100 

93.2800 

2.2100 

Caces  No. : 0991 F3-RE FRIG.  FAN  COIL  5T 

099411-PIPE/FITTINGS  ST 

&  C.I. 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2.2100 

196.1000 

2.2100 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.2500 

1240.2000 

1.6250 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2.2100 

196.1000 

2.2100 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 0994 12- PI  PE/ FITTINGS,  COPPER 

099413-PIPE 

AND  FITTINGS,  PVC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.8190 

4.0704 

0.8190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

17 

6.0190 

29.5104 

6.0190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

241.8000 

8321.0000 

120.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  TEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. :099421 -GATE  VALVE,  3/8"  -  1  1/2"  099422-GATE  VALVE,  2"-3" 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

j  LABOR 

1  MATERIALS 

|  EQUIPMENT  1 

]  HOURS 

|  $ 

|  HOURS 

j  YR 

j  HOURS 

1  $ 

|  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3536 

0.4452 

0.3536 

17 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :099428-DRAIN  VALVE 

099434-PIPE  INSULATION 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

T3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

25 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

Caces  No. :099441 -CIRCULATOR  PUMP,  <  1  HP  099442-5  TON  CHILLER  ACH  RECIP 


0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

3 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

5 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

6 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

7 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

8 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

9 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

10 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

11 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

12 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

15 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

16 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

17 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

18 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

20 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

21 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

24 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

25 

15.6000 

1272.0000 

7.8000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. :09A1 1 1 -MULT I -ZONE  6500  CFM  09A112-MULT! -ZONE  10,000  CFH 


1  LABOR 

j  HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

* 

EQUIPMENT  1 
HOURS  | 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

1 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

2 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

3 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

4 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

5 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

6 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

8 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

8.7100 

90.5452 

5.3300 

9 

8.7100 

106.1060 

5.3300 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

10 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

11 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

12 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

36.4000 

5997.4800 

9.1000 

13 

42.9000 

8050.7000 

10. 7c50 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

14 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

15 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

16 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

17 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

18 

7.1500 

84. <,184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

19 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

20 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

21 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

8.7100 

90.5452 

5.3300 

22 

8.7100 

106.1060 

5.3300 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

23 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

24 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

25 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

Cac<_s  No.  :09A113-MULT1  -ZONE  25,000  CFM  09A1 14-MULTI -ZONE  50,000  CFM 


7.5400 

152.8308 

4.9400 

1 

7.9300 

171 .6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

2 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

3 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

4 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

5 

7.9300 

171 .6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

6 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

8 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

9.1000 

205.8308 

5.4600 

9 

9.4900 

277.6564 

5.8500 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

10 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

11 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

12 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

13 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

7.5;uo 

152.8308 

4.9400 

14 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7. 5400 

152.8308 

4.9400 

15 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

16 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

17 

7.9300 

171 .6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

18 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

19 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

20 

7.9300 

171 .6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

21 

7.9300 

171 .6564 

5.3300 

9.1000 

205.8308 

5.4600 

22 

9.4900 

277.6564 

5.8500 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

23 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

24 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

25 

7.9300 

171 .6564 

5.3300 

Caces  No. :09A115-MULTI -ZONE  2500  CFM 

09A121 -DUAL  DUCT  6500  CFM 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

1 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

2 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

3 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

4 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

5 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

6 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

8 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

9 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

8.7100 

74 . 8996 

5.3300 

10 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

11 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

12 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

13 

36.4000 

5997.4800 

9.1000 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

14 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

26.0000 

4240.0000 

6.5000 

15 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

16 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

17 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

18 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

19 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

20 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

21 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

22 

8.5E  '0 

90.5452 

5.2650 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

23 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

24 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8.7100 

74.8996 

5.3300 

25 

7.0200 

68.8576 

4  4850 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. :C9A122-DUAL  DUCT  10,000  CFM  09A123-DUAL  DUCT  25,000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

| 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

|  EQUIPMENT 

|  HOURS 

|  S 

I  HOURS 

1  yr 

|  HOURS 

1  S 

|  HOURS  I 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

1 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

2 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

3 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

4 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

5 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

6 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

9 

8.9700 

203.7956 

5.3950 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

10 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

11 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

12 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

13 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

14 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

15 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

16 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

17 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

18 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

19 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

20 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

21 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

22 

8.9700 

203 . 7956 

5.3950 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

23 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

24 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

i  7.0200|  84.5032 

4.4850 

25 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

Caces  NO..-09A124-DUAL  DUCT  50,000  CFM 

09A131-3  DK. MULTI  ZONE  6500  CFM 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

1 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

2 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

3 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

4 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

6 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9.3600 

277.6564 

5.7850 

9 

8.7100 

90.5240 

5.3300 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

10 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

11 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

12 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

13 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

14 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

15 

7.15 Ot 

68.8576 

4.5500 

7.80C0 

171.6564 

5.2650 

16 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

17 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

18 

7.1500 

68. S'-  76 

4.5500 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

19 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

20 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

21 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9.3600 

277.6564 

5.7850 

22 

8.7100 

90.5240 

5.3300 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

23 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

24 

7.1500 

68.3576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

25 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

Caces  No.  :09A132-3  DK. MULTI  ZONE  10,000  CFM  09A133-3  DK. MULTI  ZONE  25,000  CFM 


7.1500 

84.5032 

4.5500 

1 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

2 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

3 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

4 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

5 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

6 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

8 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

8.7100 

106.1908 

5.3300 

9 

9.1000 

181.3448 

5.7200 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

10 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

11 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

12 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

13 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

14 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

15 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

16 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

17 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

18 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

19 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

20 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

21 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

8.7100 

106.1908 

5.3300 

22 

9.1000 

181.3448 

5.7200 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

23 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

24 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

25 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

84 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. :09A134-3  ON. MULTI  ZONE  50,000  CFM  09A141-D.D.  VARI.VOL.  6500  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

| 

1  LABOR 

i  MATERIALS 

|  EQUIPMENT  1 

'  HOURS 

j  $ 

|  HOURS 

j  YR 

j  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

1 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.330C 

2 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

3 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

4 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

5 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

6 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

8 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

9.4900 

25  7.7496 

6.1100 

9 

8.5800 

90.5452 

4.2900 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

10 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

11 

7. 0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

12 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

13 

39.0000 

6572.0000 

9.7500 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

14 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

15 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

16 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

17 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

18 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

19 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

20 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

21 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

9.4900 

257.7496 

6.1100 

22 

8.5800 

90.5452 

4.2900 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

23 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

24 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

25 

7  0200 

68.8576 

3.5100 

Caces  No. :09A142-D .0 .  VAR I .VOL . 10000  CFM 

09A143-D.D 

VARI .VOL. 25000  CFM 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

1 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

2 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

3 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

4 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

5 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

6 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

8 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

8.5800 

106.1908 

4.2900 

9 

8.9700 

195.6972 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

10 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

11 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

12 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

46.8000 

8904.0000 

1 1 . 7000 

13 

8^.2000 

16960.0000 

20.8000 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

14 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

15 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

16 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

17 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

18 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

19 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

20 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

21 

7.4100 

150. 7956 

3.7050 

8.5800 

106.1908 

4.2900 

22 

8.9700 

195.6972 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

23 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

24 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

25 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

Caces  No. :09A144 -0 .0 .  VARI 

.VOL. 50000  CFM 

09A145-D.D. 

VARI.VOL.  100,000CFM 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

1 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

2 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

3 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

4 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

5 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3 . 9000 

6 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171  .6564 

3.9000 

7 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

8 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

9.3600 

216.5580 

4.6800 

9 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

10 

9.3600 

389.7408 

4.2900 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

11 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

12 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

115.7000 

29680 . 0000 

28.9250 

13 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

14 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

15 

169.0000 

48760.0000 

42.2500 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

16 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

17 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

18 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

19 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

20 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171  .6564 

3.9000 

21 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

9.3600 

216.5580 

4.6800 

22 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

23 

7.8000 

287.9808 

3 . 9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

24 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

25 

9.3600 

389.7408 

4.2900 

X5 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. :09A151 -VARIABLE  VOLUME  6500  CFM  09A152- VARIABLE  VOLUME  10000  CFM 


I  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

I 

I  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

j  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

1  YR 

HOURS 

* 

HOURS 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

6 

7.0200 

84.5032 

4  4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

7.8000 

9 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.0200 

84.5032 

4.4350 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

7.8000 

22 

8.5800 

1C6.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A153-VARIABLE 

VOLUME  25000  CFM 

09A154-VARIABLE  VOLUME  50000  CFM 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

4 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

148.1668 

4.0950 

9 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

75.4000 

15359. 400C 

18.8500 

13 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

148.1668 

4.0950 

22 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No. :09A161 -TERM.  REHEAT  6500  CFM 

09A162-TERM.  REHEAT  10000  CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

19 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84 . 5032 

4.4850 

86 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No.:09A163-TERM.  REHEAT  25000  CFM  09A164-TERM.  REHEAT  50000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

I 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

i  S 

|  HOURS 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203 . 7956 

5.6550 

19 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No. :09A171 -2  PIPE  INDUCTION  6500  CFM 

09A172-2  PIPE  INOUCT’ON 

10000  CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84 . 5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

19 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A173-2  PIPE  INDUCTION  25000  CFM 

09A174-2  PIPE  INDUCTION 

50000  CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

17i.656i 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

19 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

87 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No.:09A181-4  PIPE  INDUCTION  6500  CFM  09A182-4  PIPE  INDUCTION  10000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

|  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  | 

7. 0200 

68.8152 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.020C 

68.8152 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.020C 

68.8152 

4.485C 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.020C 

68.8152 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7. 0200 

68.8152 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

10 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

o8.8152 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

15 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

25 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

Caces  No. :09Al83-4  PIPE  INDUCTION  25000  CFM 

09A184-4  PIPE  INDUCTION 

50000  CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171  .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.6000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

10 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

15 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

25 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

Caces  No. :09A191 -2  PIPE  FAN  COIL  200  CFM 

09A192-2  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

10 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.0400 

6.3600 

1.04  00 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

609.5000 

1.3000 

15 

2.6000 

694.3000 

1.3000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

25 

2.6000 

59.3600 

2.6000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. :09A193-2  PIPE  FAN  COIL  600  CFM  09A194-2  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 


1  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT  1 
HOURS 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.04 00 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

10 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.8600 

752.6000 

1.4300 

15 

3.2500 

1240.2000 

1 .6250 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

25 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

Caces  No. :09A1A1 -4  PIPE  FAN  COIL  200  CFM  09A1A2-4  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 


1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.C-00 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

10 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1  .0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1  .0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.8600 

664.6200 

1.4300 

15 

2.8600 

1526.4000 

1.4300 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1  .0400 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

25 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

Caces  No. :09A1A3-4  PIPE  FAN  COIL  600  CFM 

09A1A4-4  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1  .0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

a 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

10 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

n 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1  .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3.1200 

827.8600 

1.5600 

15 

3.6400 

1364.2200 

1.8200 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

19 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

25 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

89 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. :09A1B1 -UNIT  VENT  400  CFM  09A1B2-UNIT  VENT  1200  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

|  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  $ 

|  HOURS 

1  YR 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  | 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.590C 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.590C 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.590C 

1 .8200 

5 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.590C 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

10 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

2.6000 

1590.0000 

1.3000 

15 

3.2500 

1908.0000 

1.6250 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

23 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

25 

2.8600 

54 . 5900 

2.8600 

Caces  No. :09A1C1 -SIN.ZONE 

DRAW  THRU  6500CFM 

09A1C2-SIN 

ZONE  DRAW  THR . 1 000OCFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

10 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7. 0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

man 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

25 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

Caces  No. :09A1C3-S!N.Z0NE 

DRAW  THR.25000CFM 

09A1C4-SIN. 

ZONE  DRAW  THR.50000CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

10 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

15 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

25 

9.3600 

277.6564 

6.0450 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. :09A1C5-SIN.ZONE  DRAUTHRU  1000CFM  09A1C6-SIN.ZONE  DRAUTHRU  2500CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

S 

|  HOURS 

1  « 

1  HOURS 

|  $ 

|  HOURS 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

1 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

2 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

3 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

4 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

5 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

6 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

8 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

8.5800 

37.8632 

8.5800 

9 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

10 

8.5800 

74.8996 

5.2650 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

11 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

12 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

13 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

14 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

15 

23.4000 

3710.0000 

5.8500 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

16 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

8.5800 

37.8632 

8.5800 

17 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

18 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

19 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

20 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

21 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

22 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

23 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

24 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

25 

8.5800 

74.8996 

5.2650 

Caces  No. :09A1D1 -UNIT  HEATER  400  CFM 

09A1D2-UNIT  HEATER  1200 

CFM 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1  .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

5 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1  .5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

10 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1 . 5900 

U8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

2.6000 

312.7000 

1 .3000 

15 

3.2500 

461.1000 

1.6250 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1 .5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1 .5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

23 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

25 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

Caces  No. :09A103-UNIT  HEATER  4000  CFM 

09A1D4-UNIT  HEATER  8000 

CFM 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

2.8600 

128.7900 

2.8600 

10 

2.8600 

160.5900 

2.8600 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3.2500 

828.9200 

1 .6250 

15 

3.2500 

1272.0000 

1 .6250 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

23 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

2.8600 

128.7900 

2.8600 

25 

2.8600 

160.5900 

2.8600 

91 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. :09A1D5-GASF1RED  RADIANT  HTR  SOMBH  09A1E1-HEAT  PUMP  5T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

|  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

|  S 

1  HOURS 

1  yr 

|  HOURS 

|  S 

1  HOURS 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

3 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .3000 

0.0000 

1 .3000 

5 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

27.0400 

4802.2982 

27.0400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

2.6000 

445.2000 

1.3000 

15 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

3.6400 

0  0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

8.3850 

2994.5000 

4.1925 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

Caces  No. :09A1E2-HEAT  PUMP  10T 

09A1E3-HEAT  PUMP  25T 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 

11.8300 

0 . 0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

5 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

8 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

9 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

32.6300 

9088.0902 

32.6300 

10 

35.2300 

23751.0702 

35.2300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

12 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

13 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

14 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

15 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

16 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

17 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

18 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

14.3000 

5989.0000 

4.7667 

20 

19.5000 

17755.0000 

4.8750 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

23 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. :09A1E4-HEAT  PUMP  IT 

09A1G1 -DUCT COIL  1-ROW  H 

W. 12X24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

2 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

4 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

5 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

6 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

7 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

8 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

21.3200 

262.8906 

21.3200 

9 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

10 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

12 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

13 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

14 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

16 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

5.5380 

1272.0000 

2.7690 

17 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

18 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

19 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

20 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

21 

2.3400 

80.5600 

1.1700 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

22 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

23 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

24 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

25 

2.6000 

0.0000 

1.3000 
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25  YEAR  COMPONENT  I  I  STING*  70NE  2 

Caces  No. :09B211 -FORCE  DRAFT  FAN  10,000  CFM  09B212-IND  DRAFT  FAN  10000  CFM 


1  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

* 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

|  LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

* 

EQUIPMENT 

HOURS 

4.4200 

21 .9208 

<,.4200 

1 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4. 4200 

3 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

5 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

6 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

7 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

8 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

9 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

10 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

12 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

13 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

14 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

15 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

16 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

17 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

18 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

19 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

20 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

21 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

22 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

23 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

24 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

25 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

Caces  No. :09C1 11 -EXHAUST  FAN  <200  CFM  09C1 12-EXHAUST  FAN,  1000  CFM 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

10 

2.3400 

21.6876 

2.3400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

12 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

20 

5.2000 

296.8000 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7150 

22.5568 

0.7150 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C1 13-EXHAUST  FAN  10,000  CFM 

09C1 14-EXHAUST  FAN  25,000  CFM 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

3 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

5 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

6 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

7 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

8 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

9 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

10 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

12 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

13 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

14 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

15 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

16 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

17 

5.9800 

120.3524 

2.9900 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

18 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

19 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

20 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

21 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

22 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

23 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

24 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

25 

4.4200 

67.3524 

2.2100 
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YEAR  rrMPmJPMT  I I^TIWn*  70WF  7 

Caces  No. :09C1 15 -EXHAUST  FAN  50,000  CFM  09C1 16-EXHAUST  FAN.  5000  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

9 

2.6000 

21.6876 

1.9500 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

10 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

14 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5.9800 

173.3524 

5.2000 

17 

15.6000 

1632.4000 

7.8000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C121 -AIR  CURTAIN,  1000  CFM 

09C210-METAL  FLUE/CHIMNEY 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.8850 

93.2800 

1.8850 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.2500 

689.0000 

3.2500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :09D510-ROOM  HUMIDIFIER, FLOOR  TYPE  09E1 1 1 -THERMOSTATS/PNEUMAT ICS 


0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

1.3000 

O.OOCO 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

o.ooco 

0.6500 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.7800 

187.2278 

0.7800 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. :09E1 12- HUMIDITY  SENSOR  09E113-FLOU  SENSOR 


|  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

| 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

|  YR 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

C.0000 

1.3000 

1.3C00 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1  ..3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

100.2654 

0.7800 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

0.7800 

100.0428 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

0.7800 

100.2654 

0.7800 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09E1 14-RAOIATION  SENSOR 

09E1 15-WIND  VELOCITY  SENSOR 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1 .3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

0.7800 

45.5270 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1  .3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.5000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

77.1150 

0.7800 

17 

0.7800 

45.5270 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09E 116 -PRESSURE 

SENSOR 

09E 121 -DAMPER  CONTROLLER/ELECT. 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1 .3000 

0.0000 

1-3000 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

2.6000 

287.2070 

2.6000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

58.3000 

0.7800 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1 ,3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  2 

Caces  No. :09E131 -SIMPLEX  AIR  COMPR.,1  HP  111200-OVERHEAD  SERVICE,  SPLICE 


I  LABOR 
|  HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

H.  i 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

- 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

ii 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

12 

7.5750 

1.0600 

7.5750 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

15 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .4690 

1.4628 

1.4690 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3.6790 

6103.8298 

1.8395 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

24 

7.5750 

1.0600 

7.5750 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No.  :091 110-GAS  METER  091210-PIPE.'F1TTINGS,  STEEL/IRON 


1  LA80R 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  $ 

1  HOURS 

YR 

HOURS 

1  $ 

HOURS  | 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooo 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.390C 

98.5800 

0.3900 

16 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :091220-pRESS.  REDUCING  VALVE,  .5" 

091230-PRESS.  REDUCING  VALVE,  2“ 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooo 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

5 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

10 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

15 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2600 

19.0800 

0.2600 

19 

0.6240 

323.3000 

0.3120 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

24 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0921 10-CIL  STORAGE  TANK,  275  GAL. 

092120-OIL 

FILTER 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

o.oooo 

0.0000 

6 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

a 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

C.0000 

12 

0.1040 

3 . 3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.1040 

3 . 3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.1040 

3 . 3920 

0.1040 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :092130-FUEL  LEVEL  HETER  092310-PIPE/FITTINGS,  COPPER 


1  LABOR 
|  HOURS 

MATERIALS 

1  * 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

- 

1  LABOR 
|  HOURS 

MATERIALS 

EQUIPMENT  1 
HOURS  I 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.00001 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

1  0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

jtliltsB  kSibii 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .3000 

620.1000 

1.3000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0931 10-LPG  STORAGE  TANK,  1000  GAL  093310-PIPE/FITNGS, STEEL/IRON 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

jjKH^EW  i  i  i 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

HM  1  1 1 1 1 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

all! 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

M§iWl  mi 

1 1 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

■WiWmi  ; 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Mi  •  "  1 

1 1 1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

^^^■i  Mir 

;  1 1  i 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Ml 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0  0000 

0.0000 

16 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

V  0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0941 10-STEAM  CONVERTOR,  <300,000  094120-FLASH  TANK,  24  GAL. 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0390 

0.0000 

0.03901 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

3 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

5 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

6 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0000 

III  II 

0.0000 

7 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

stMi  ■»  1 1 1 

0.0923 

8 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

yyUfH'  FiT» 

0.0000 

9 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

10 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

12 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

lilt 

0.0000 

14 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

1  f  1  f 

0.0923 

15 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

ifilliHl  Mil 

0.0000 

16 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

illiiH  *  *  i  * 

0.0923 

17 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

18 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

20 

0.039^ 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

22 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

24 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0390 

0.0000 

0.0390 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 


Caces  No. : 094130-STEAM  REG.  VALVE  2"  094150-COND.  METER, <300  #/HR. 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

t  EQUIPMENT 

]  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

|  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

3.2500 

626.9900 

3.2500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 094210-RADIATOR 

VALVE  1" 

094310-CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

■  1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooo 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 094320  BASEBOARD  RADIATION  10  FT 

094330- FINNED  RADIATOR, 

WAIL  10  F 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.ooon 

n . onoo 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

n.oooo 

o.ooco 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

232.1400 

2.6000 

24 

5 . 2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :0961 10-SOLAR  PANEL,  3'  X  8'  096120-SOLAR, STORAGE  TANK, 1000GAL 


1  LABOR 

1  HOURS 

MATERIALS 

* 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT  1 
HOURS  I 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.9000 

349.8000 

1.9500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :096210-PIPE/FITTINGS,  PVC  098111-BOILER  GAS  250  KBTU/HR 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.2870 

0.0265 

0.2870 

9 

42.9000 

319.0918 

42.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

42.9000 

319.0918 

42.9000 

0.7041 

6.7575 

0.4955 

18 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

37.4400 

0.0000 

37.440 0 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

Caces  No. :0981 12-BOILER  GAS  2000  XBTU/HR  098113-BOILER  GAS  10,000  K8TU/HR 


38.6100 

0.0000 

38.6100 

1 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

2 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

3 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

4 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

49.6600 

0.0000 

49.6600 

5 

45.7600 

0.0000 

45.7600 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

6 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

7 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

8 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

44.7200 

616.5808 

44.7200 

9 

47.0600 

3642.7006 

47.0600 

53.4300 

0.0000 

53.4300 

10 

49.5300 

0.0000 

49.5300 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

11 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

12 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

13 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

14 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

49.6600 

0.0000 

49.6600 

15 

45.7600 

0.0000 

45.7600 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

16 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

44.7200 

616.5808 

44.7200 

17 

47.0600 

3642.7006 

47.0600 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

18 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

19 

41.6000 

0.0000 

41 .6000 

52.7800 

0.0000 

52.7800 

20 

48.8800 

0.0000 

48.8800 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

21 

41.6000 

0.0000 

41 .6000 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

22 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

23 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

24 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

49.0100 

0.0000 

49.0100 

25 

45.1100 

0.0000 

45.1100 

100 


25  Y EAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :098121-BOILER  COAL  40,000  KBTU/HR  098122-BOILER  COAL  100,000  KBTU/H 


1  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT  1 
HOURS 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

1 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

2 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

3 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

4 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

5 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

6 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

7 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

8 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

9 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

10 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

11 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

12 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

13 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

14 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

15 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

16 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

17 

124 .8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

18 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

19 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

20 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

21 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

22 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

23 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

1154.6600 

148400.0000 

332.7350 

24 

1439.2300 

276766.0000 

409.1750 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

25 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

Caces  No.  .-098131 -BOILER  OIL  250  KBTU/HR 


098132-BOILER  OIL  2000  KBTU/HR 


41.9900 

0.0000 

41.9900 

1 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

2 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41 .9900 

3 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

4 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

5 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

6 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

7 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

8 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

58.6300 

222.5046 

58.6300 

9 

54.9900 

222.5046 

54.9900 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

10 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

11 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

12 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

13 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

14 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

15 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

16 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

58.6300 

222.5046 

58.6300 

17 

54.9900 

222.5046 

54.9900 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

18 

48.3600 

0.0000 

48 . *600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

19 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

20 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

21 

48  3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

22 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

23 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

24 

48.3600 

0.00*0 

48.3600 

41 .9900 

0.0000 

41 .9900 

25 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

Caces  No. :098133-BOILER  OIL  10,000  KBTU/HR 

098141 -80ILER  0 If  01 L  2000  KBTU/H 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

1 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

2 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

3 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

4 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

5 

43.0400 

0 . 0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

6 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

7 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

8 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

59.9300 

248.1566 

59.9300 

9 

52.1300 

382.0134 

52.1300 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

10 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

11 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

12 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

V 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

,  u 

43.2900 

0.0000 

43 . 2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

15 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

16 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

59.9300 

248.1566 

59.9300 

17 

52.1300 

382.0134 

52.1300 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

18 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

19 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.  .300 

20 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

21 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

j2 .6500 

22 

43.2900 

0.0000 

43 . 2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

23 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

24 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

25 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

10! 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. : 098142-BOILER  GAS/OIL  20000  KBTU  O9815t-BOILR.PNEUMAT.COAL  SPREAD. 


|  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

[  HOURS 

YR 

HOURS 

S 

HOURS 

45.2400 

45.2400 

1 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

fVi 

45.8900 

2 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

45.2400 

3 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

4 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

5 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

6 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

-.5.8900 

0.0000 

45.8900 

7 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

8 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

54.4700 

6882.6118 

54.4700 

9 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

10 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

11 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

12 

221.7800 

1574.1000 

2 12.3550 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

13 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

14 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

15 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

16 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

54.4700 

6882.6118 

54.4700 

17 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

18 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

19 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

20 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

21 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

22 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

23 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

24 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

25 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

Caces  No. :098161 -ASH  HANDLING  SYSTEM 

0981 71 -FUEL  OIL  EQUIPMENT 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

1 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

2 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

3 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

4 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

5 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

6 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

7 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

8 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

9 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

10 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

11 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

332.1500 

1798.8200 

327.3400 

12 

5.1090 

5.3000 

2.5545 

.  323.4400 

0.0000 

323.4400 

13 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

14 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

15 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

16 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

17 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

18 

2.6000 

302.1000 

1.3000 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

19 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

20 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.9600 

0.0000 

323.9600 

21 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

22 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

23 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

10400.0000 

212000.0000 

2600.0000 

24 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

25 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

Caces  No. :098181-CHEMICAL 

FEE0  SYSTEM 

098191 -FEED-WATER  SUPPLY 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

'  19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

3.2500 

389.0200 

1.6250 

18 

28.6000 

2756.0000 

9.5333 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

19.5000 

0.0000 

19.5000 
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Caces  No. :0981A1 -DEAERATOR 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

0981B1 -BLOWOFF  SYSTEM 


I  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

!  YR 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS  1 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.75  00 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9  .  7500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

18 

2.6000 

147.3400 

1.3000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.75  00 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

260.0000 

21200.0000 

65.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No . : 098 1 C 1  -  HOUSE  FURN .GAS  25KBTU/HR 

0981C2-HOUSE  FURN. GAS  100KBTU/HR 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

1 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 . 0300 

0.0000 

4.0300 

5 

4.030G 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

6 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

8 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

9 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

11 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7.35B0 

312.7000 

7.3580 

12 

7.4100 

374.1800 

7.4100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

13 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

4 . 0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

15 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

17 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10.4000 

355.1000 

5.2000 

18 

20.8000 

471.7000 

10.4000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

20 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

21 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

22 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

23 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

24 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

25 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

Caces  No. :0981C3-H0USE  TURN. GAS  200KBTU/HR  0981D1-HOUSE  FURN.OIL  25KBTU/HR 


4.0300 

0.0000 

4.0300 

1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

6 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

8 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

9 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

11 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7.4100 

455.8000 

7.4100 

12 

8.7100 

444.1400 

8.7100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

13 

5.3300 

0 . 0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

15 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

17 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1786.1000 

10.4000 

18 

10.4000 

848.0000 

5.2000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

5.3300 

0 . 0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

20 

5.3300 

0 . 0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

21 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

22 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

24 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

25 

5.3300 

0.0000 

5.3300 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :0981D2-H0USE  FURN.OIL  100KBTU/HR  0981D3-HOUSE  FURN.OIL  200KBTU/HR 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

I 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

|  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

1  * 

]  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS  I 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

o.oooc 

5.330C 

2 

5.330C 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

o.oooc 

5.330C 

3 

5.330C 

o.oooc 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.330C 

4 

5.330C 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

o.oooc 

5.330C 

5 

5.330C 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

o.oooc 

5.330C 

6 

5.330C 

o.oooc 

5.3300 

5.3300 

o.oooc 

5.330C 

7 

5.330C 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

o.oooc 

5.3300 

8 

5.330C 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.330C 

9 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

10 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

o.oooc 

5.3300 

11 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8.7100 

484.4200 

8.7100 

12 

8.7100 

567.1000 

8.7100 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

13 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

15 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

17 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1358.4960 

10.4000 

18 

20.8000 

1595.3000 

10.4000 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

19 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

21 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

22 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

24 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

25 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

Caces  No. :0981E1 -HOUSE  FURN. ELECT  25KBTU/HR 

098 1E2- HOUSE  FURN. ELECT 

100KBTU 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

2 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

3 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

4 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

5 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

1.9500 

7 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

1.9500 

8 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

9 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

11 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6.2400 

212.0000 

6.2400 

12 

6.2400 

305.2800 

6.2400 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

13 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

14 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

15 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

16 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

17 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10.4000 

601.0200 

5.2000 

18 

20.8000 

751.2750 

10.4000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

19 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

20 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

21 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

22 

1 .9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

23 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

24 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

25 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

Caces  No. :0981E3-H0USE  FURN. ELECT. 200KBTU/H 

0981F0-CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.2400 

392.2000 

6.2400 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 ,9500 

0.0000 

1.9500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.8000 

954.0000 

10.4000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. : 0981  GO -BASEBOARD  RADIATION  10  FT  0981H0-FINNED  RADIATOR,  WALL  10  F 


I  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

(  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

|  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

o.ooco 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

232.1400 

2.6000 

24 

5.2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0981 10-EXPANSION  TANK 

0981 J1 -STEAM  CONVERTOR, 

<300,000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

12 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

18 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

24 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0981K1 -FLASH  TANK,  24  GAL. 

0981L0-STORAGE  TANK,  DHU 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3 

3.733  0 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

6 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

8 

3.73  30 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

11 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

14 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

16 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.5000 

142.3400 

3.2500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

19 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

22 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

24 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :0981M1-IND.  FUR.,  GAS/OIL  500  MBU  0981M2-IND.FURN. GAS/OIL  2000  MBTU 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

1 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

2 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

3 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

4 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

5 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

6 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

7 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

8 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

9 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

12.8700 

584.1236 

7.9300 

10 

15.2100 

1214.4208 

15.2100 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

11 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

12 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

13 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

14 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

15 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

16 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

17 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

18 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

11.4400 

584.1236 

7.2150 

19 

11.4400 

1214.4208 

11.4400 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

20 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

21 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

22 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

23 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

24 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

25 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

Caces  No. :Q981N0-SURGE  TANK,  1000  GAL 

098411-PIPE/FITTINGS,  ST.  8  C.I. 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

1574.1000 

2.6000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 098412-PI  PE/FITTINGS,  COPPER  098413-PIPE  AND  FITTINGS,  PVC 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.8190 

4.0704 

0.8190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

24 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. : 098414-PIPE  INSULATION  098421 -GATE  VALVE,  3/8"  -  1  1/2" 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

|  YR 

1  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0 . 0000 

0.0000 

I  0.0000 

0.0000 

o.oooc 

o.oooc 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

o.oooc 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.338C 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

1.5119 

0.4452 

1.5119 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

14 

n.oooo 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.2600 

17.9140 

0.2600 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 098422 -GATE  VALVE,  2"  -  3" 

098428- ORA  IN  VALVE 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

11 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

24 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :098429-RAOIATOR 

VALVE  1" 

09842A- PRESSURE  REDUCER 

VALVE  2" 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

.  11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4300 

20.2248 

0.7150 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. : 098437-STEAM  TRAP,  F  &  T,  <1"  Q9843A-PIPE  INSULATION 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

|  EQUIPMENT 

1 

LABOR 

MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

1  H0U3S 

1  * 

|  HOURS 

1  ** 

HOURS 

|  S 

|  HOURS  I 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.0000 

0.0000 

0 . 0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

n.oooo 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.0000 

o.ooco 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1 .2051 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .3000 

75.7052 

1.3000 

12 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

16 

0.0000 

0  100 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.3380 

2 . 0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

C.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

24 

0.3380 

'.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000, 

Caces  No. : 098441 -CIRCULATION  PUMP,  <  1  HP 

098442-CIRCULATION  PUMP 

5  HP 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

3 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4 

0.1092 

0 . 2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

5 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

6 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

7 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

8 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

9 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

10 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

11 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

12 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

0.1C92 

0.Z756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

15 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

16 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

17 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

18 

4.1990 

1272.0000 

2.U995 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0  2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

20 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

21 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

24 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

25 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

Caces  No. :098446-COND.  RCVR.,  10  -  15 

GAL. 

099111 -A/C 

DX  PACKAGE  5T 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

4 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1.9487 

6 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

8 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

1.9487 

11 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

12 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

15 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

24.4400 

2592.2300 

24. 440 J 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1.9487 

18 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

19 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15.6000 

1908.0000 

7.8000 

24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

108 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :0991 12- A/C  OX  PACKAGE  20T  099113-A/C  OX  PACKAGE  50T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

S 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

j  HOURS  I 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

5 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

8 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

9 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

10 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

12 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

13 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

14 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

15 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

30.0300 

9018.5330 

30.0300 

16 

35.2300 

27255.1546 

35.2300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

17 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

18 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

20 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

23 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. :099121  A/C  WINDOW  IT 

099122-A/C 

WINDOW  2T 

1.6900 

0.0000 

I .6900 

1 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1 .6900 

2 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

3 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1 .6900 

4 

1 .6900 

0.0000 

1 .6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

5 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1 .6900 

6 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

7 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

8 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

9 

1 . 6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

10 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

12 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

2.9900 

1.7702 

2.9900 

13 

2.9900 

1 . 7702 

2.9900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

14 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

15 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

5.980C 

530.0000 

5 .9800 

16 

6.5000 

742.0000 

6.5000 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

17 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1 .6900 

18 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

19 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

20 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

21 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

22 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

23 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

24 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

25 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

Caces  No. :099131  A/C  PAD  MTD .  AT 

099132-A/C 

PAD  MOUNTED  20  TON 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4. 9400 

0.0000 

4.9400 

2 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

3 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

4 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

5 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

6 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

7 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4 .9400 

3 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

9 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

10 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

11 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4 . 9400 

12 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6.2400 

8.8510 

6.2400 

13 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

14 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

15 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6.5000 

1484.0000 

3.2500 

16 

30.0300 

9018.5330 

30.0300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

17 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

18 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

19 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 . 9400 

0.0000 

4 . 9400 

20 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

21 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

22 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

23 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 . 9400 

0.0000 

4.9400 

24 

20.4100 

7950.0000 

6.8033 

4.9400 

0.0000 

4 . 9400 

25 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

I  <I<J 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :099141 -CHILLER -AIR  COOL  RECIP.20T  099142-CHILLER  AIR  COOL  REC.50T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

S  *R 

|  HOURS 

|  S 

|  HOURS  I 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

1 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

2 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

3 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

4 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

5 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

6 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

7 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

8 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

10 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

11 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

12 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

13 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

14 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

15 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

42.3800 

5119.8000 

21.1900 

16 

52.5200 

11395.0000 

22.1650 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

17 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

18 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

19 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11 ,2450 

20 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

21 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

22 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

23 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

24 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

25 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

Caces  No. -.099143-CHILLER  AIR  COOL  REC 

.  100T 

099144-CHILLER-AIR  COOL 

RECIP.  5T 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

1 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

2 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

3 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

4 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

5 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

6 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

7 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

8 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

9 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

10 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

11 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

12 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

13 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

14 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

15 

12.0900 

0 . 0000 

12.0900 

52.5200 

29309.0000 

20.1175 

16 

31.9800 

2003.4000 

31.9800 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

17 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

18 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

19 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

20 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

21 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

23 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

24 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

25 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

Caces  No. :099145-CHILLER  AIR  COOL  REC 

10T 

099146-CHILLER  AIR  COOL 

REC.  15T 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

2 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

3 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

4 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

5 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

6 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

8 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

9 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

10 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

13 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

15 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

42.1200 

3879.6000 

21.0600 

16 

47.3200 

9068.3000 

23.6600 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

18 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

19 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

20 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

21 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

22 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

23 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

24 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

25 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

110 


?S  YFAB  rnMPOIJFWT  I  TQTIWn*  7HIJF  X 

Caccs  No. : 0991 51 -CHILLER  WAT. COOL  RFC. 201  099152- CHI L LER  WAT. COOL  REC.50T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

|  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

I  YR 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS  I 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

A 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

6 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

13 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 A 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

33.2800 

A778.A800 

16.6A00 

16 

A0. 8200 

11236.0000 

17.3983 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

2A 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

Cacos  No. : 0991 53 -CHILLER  WAT. COOL  R EC 

100T 

09915A-CHJ LLER  WAT.  COOL  REC.  10T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

A 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1A 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

A0. 8200 

290AA . 0000 

15.8925 

16 

30.6800 

3392.0000 

15.3AO0 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2A 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

20.1500 

0.0000 

10.0750| 

Caces  No. :0991 55 - CH I LLER  WAT. COOL  REC. 

O 

o 

OJ 

099161-CHILL.  HERMETIC  CENT.  100T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

A 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1A 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

A0. 8200 

AA 096. 0000 

15.8925 

16 

A9.9200 

22331.0200 

2A.9600 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

1  1.3750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

1  1.3750 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

1  1 .3750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

1  1.3750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

2A 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

1  1  1 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. : 099162-CHILL.  HERMETIC  CENT.  300T  099163-CHIU.  HERMETIC  CENT.  900 T 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

|  S 

]  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

1  $ 

1  HOURS  1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.150C 

O.OOOC 

16.575C 

2 

33.150C 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

3 

33.150C 

0.0000 

16.5750 

33.150C 

0.0000 

16.575C 

4 

33.1500 

O.OOOC 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.575C 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

49.4000 

66569.0600 

24.7000 

16 

49.9200 

199283.1800 

24.9600 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

19 

33.15 00 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No. : 0991 71 -CHILL.  OPEN  CENT.  300T 

099172-CHILL.  OPEN  CENT 

900T 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

11 

33.1500 

11,1 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

12 

33.1500 

ii  1 1 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

13 

33.1500 

Ifll 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

14 

33.1500 

mhBi  iiii 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

114.6600 

66569.0600 

57.3300 

16 

49.9200 

199283.1800 

24.9600 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No.  .-099181-CHILL. DBL.BNDL.  HERM. 

100T 

099182-CHILL. DBL.BNDL.  HERM.300T 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3E.3500 

0.0000 

19.1750 

4 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

5 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

6 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

7 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

8 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

9 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

10 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

9.1750 

12 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

15 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

55.1200 

22596.0200 

27.5600 

16 

71.7600 

95666.0600 

35.8800 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

19 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

20 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

23 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

24 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

112 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :099183-CHILL.DBL.BNDL.  HERM.900T  099191-CHILL.  ONE  STG.  ABS.  100T 


I  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  I 

1  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS  I 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

4 

113.75  00 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

5 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

6 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

7 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

8 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

9 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

10 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

15 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

104.1300 

199760.1800 

52.0650 

16 

122.3300 

7632.0000 

61.1650 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

113.75  00 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

19 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

20 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

23 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

24 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

Caces  No. :099192-CHILL.  ONE  STG.  ABS. 

300T 

099193-CHILL.  ONE  STG.  ABS.  900T 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

7 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

8 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

9 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

10 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

11 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

12 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

15 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25.3500 

7632.0000 

12.6750 

16 

25.3500 

7632.0000 

12.6750 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

20 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

Caces  No.  .-0991A1  -CHILL.  TWO  STG.  ABS. 

300T 

0991A2-CH1LL.  TWO  STG.  ABS.  900T 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

7 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

8 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

9 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

10 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

11 

15.6000 

0 . 0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

12 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

15 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

25.3500 

7632.0000 

12.6750 

16 

24.1800 

7632.0000 

12.0900 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

20 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

15.6000 

0.0000 

7.8000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :0991B1 -AIR  COOLED  CONDENSER  5T  0991B2-AIR  COOLED  CONOENSER  20T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

|  $ 

1  HOURS 

1  ™ 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS  1 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

1 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.340C 

2 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.340C 

0.0000 

2.340C 

3 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

4 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

5 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

6 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

7 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

8 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

9 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

10 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

11 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

12 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

13 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

14 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

8.8400 

464.2800 

8.8400 

16 

8.8400 

557.5600 

4.4200 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

17 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

18 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

19 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

20 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

21 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

22 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

9.1000 

821.5000 

4.5500 

23 

20.8000 

2438.0000 

6.9333 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

24 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

25 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

Caces  No. :0991B3-AIR  COOLED  CONDENSER 

50T 

0991B4-AIR 

COOLED  CONDENSER  100T 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

1 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

3 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

5 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

6 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

7 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

8 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

15 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

10.6600 

650.8400 

5.3300 

16 

10.6600 

2597.0000 

5.3300 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

17 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

18 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

19 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

20 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

21 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

22 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

31.2000 

5294.7000 

7.8000 

23 

46.8000 

10578.8000 

11.7000 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

24 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

25 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

Caces  No. :0991C1 -COOLING  TOWER  50T 

0991C2-COOLING  TOWER  100T 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

1 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

2 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

3 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

5 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

;  i  il 

0.0000 

2.2750 

6 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

i  i] 

0.0000 

2.2750 

7 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

8 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

9 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

10 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

11 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

12 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

13 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

14 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

15 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

9.7500 

1209.4600 

4.8750 

16 

19.3700 

1209.4600 

9.6850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

17 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

18 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

19 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

20 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

21 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

22 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

46.8000 

4478.5000 

11.7000 

23 

52.0000 

10070.0000 

13.0000 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

24 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

25 

14.1700 

0.0000 

7.0850 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :0991C3-COOLING  TOWER  300T  0991 C4- COOLING  TOWER  900T 


1  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT  1 
HOURS 

16.5100 

0.0000 

1 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

2 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

3 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

4 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

5 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

6 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

7 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

9 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

10 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

11 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

12 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

13 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

14 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

15 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

21.7100 

2513.2600 

10.8550 

16 

23.1400 

2513.2600 

11.5700 

16.5100 

0.0000 

17 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

18 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

19 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

20 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

21 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

22 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

78.0000 

16377.0000 

19.5000 

23 

128.7000 

43142.0000 

32.1750 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

24 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

25 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

Caces  No. : 099101 -EVAPORATI VE  CONDENSER  20T  0991D2-EVAPORATIVE  CONDENSER  100T 


8.3200 

0.0000 

4.1600 

1 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

2 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

3 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

4 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

5 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

6 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

7 

13.6500 

0 . 0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

8 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

9 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

10 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

11 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

12 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

13 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

14 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

15 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

20.2800 

794.4700 

10.1400 

16 

25.6100 

1286.5750 

12.8050 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

18 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

19 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

20 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

21 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

22 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

36.4000 

3688.8000 

9.1000 

23 

100.1000 

10038.2000 

25.0250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

24 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

25 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

Caces  No.:0991D3-EVAP0RATIVE  CONDENSER  300T 

0991 E0- EXPANS I ON  TANK 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

2 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

6 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

12 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3. 1200 

0.0000 

1 . 5600 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15.0800 

2268.1350 

7.5400 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

18 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

182.0000 

31800.0000 

45.5000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

24 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :0991 FI -REFRIG.  FAN  COIL  IT  0991F2-REFRIG.  FAN  COIL  3T 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

1  yr 

1  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

0.6500 

i  0.0000 

0.6500 

1  1 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.650C 

0.650C 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.650C 

o.oooc 

0.650C 

0.650C 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.650C 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

1  ill  iTi 

0.6500 

6 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

^^^B  1 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

yliiiHt  1 1 M  i 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

^^^B  III! 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

^^^B  Mil 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

^B  Mil 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

ilUilHi  1  1 1 1 1 

0.6500 

^BV' 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2.2100 

53.0000 

2.2100 

2.2100 

93.2800 

2.2100 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.6500 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.6500 

21 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2.6000 

855.4200 

1.3000 

23 

2.8600 

1051.5200 

1.4300 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

Caces  No. :0991F3-REFRIG.  FAN  COIL  5T 

099411-PIPE/FITTINGS  ST 

.&  C.I. 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2.2100 

196.1000 

2.2100 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.2500 

1240.2000 

1.6250 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :09941 2- PI  PE/FITTINGS,  COPPER 

099413-PIPE 

AND  FITTINGS,  PVC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.8190 

4.0704 

0.8190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0. 1846 

0.0848 

0.1846 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

6.0190 

29.5104 

6.0190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0. 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

241.8000 

8321.0000 

120.9000 

5.5510 

51.0072 

2.7755 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. : 099421 -GATE  VALVE,  3/8“  -  1  1/2"  099422-GATE  VALVE,  2"-3" 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  $ 

HOURS 

1  YR 

[  HOURS 

|  $ 

1  HOURS  | 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3536 

0.4452 

0.3536 

12 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

24 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :099428-0RAIN  VALVE 

099434-PIPE  INSULATION 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.3380 

1 .9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.3380 

1 .9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

24 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :099441 -CIRCULATOR  PUMP,  <  1 

HP 

099442-5  TON  CHILLER  ACH  RECIP 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

3 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

5 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

6 

0.7124 

35 . 0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

7 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

8 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

9 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

10 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

11 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1 .7596 

0.6955 

12 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

15 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

16 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

17 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

18 

15.6000 

1272.0000 

7.8000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

20 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

21 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

24 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

25 

0.1092 

0.2756 

0.1092 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :09A1 11 -MULTI -ZONE  6500  CFM  09A1 12-MULTI -ZONE  10,000  CFM 


I  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

1  * 

HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS  | 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

1  1 

7.1500 

84.4184 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

8 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

8.7100 

90.5452 

5.3300 

8.7100 

106.1060 

5.3300 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

36.4000 

5997.4800 

9.1000 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

15 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

16 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

17 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

18 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

19 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

20 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

21 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

22 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

8.7100 

90.5452 

5.3300 

23 

8.7100 

106.1060 

5.3300 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

24 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

25 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

Caces  No.:09Al13-MULTI-ZONE  25,000  CFM 

09A1 14-MULTI -ZONE  50,000  CFM 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

1 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

2 

7.9300 

171  .6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

3 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

4 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

5 

7.9300 

171 .6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

6 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

8 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

9.1000 

205.8308 

5.4600 

9 

9.4900 

277.6564 

5.8500 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

aBKofli 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

15 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

16 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

17 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

18 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

19 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

20 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

21 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

22 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

9.1000 

205.8308 

5.4600 

23 

9.4900 

277.6564 

5.8500 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

24 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

25 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

Caces  No. :09A1 15-MULTI -ZONE  2500  CFM  09A121-DUAL  DUCT  6500  CFM 


7.1500 

53.2120 

4.5500 

1 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

2 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

3 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

4 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

5 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

6 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

8 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

9 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

10 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

11 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

12 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

13 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

14 

36.4000 

5997.4800 

9.1000 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

15 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8.7100 

74.8996 

5.3300 

16 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

17 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

18 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

19 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

20 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

21 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

22 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

26.0000 

4240.0000 

6.5000 

23 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

24 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

25 

7.0200 

68.8576 

4.4850 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :09A122-0UAL  DUCT  10,000  CFM  09A123-OUAL  DUCT  25,000  CFM 


|  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  HOURS 

S 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

1 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

2 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

3 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

4 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

5 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

6 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

9 

8.9700 

203.7956 

5.3950 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

10 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

11 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

12 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

13 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

14 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

15 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

16 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

17 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

18 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

19 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

20 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

21 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

22 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

23 

8.9700 

203.7956 

5.3950 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

24 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

25 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

Caces  No. :09A124-DUAL  DUCT  50,000  CFM 

09A131-3  DK. MULTI  ZONE  6500  CFM 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

1 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

2 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

3 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

4 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

6 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9.3600 

277.6564 

5.7850 

9 

8.7100 

90.5240 

5.3300 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

10 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

11 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

12 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

13 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

14 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

7.8000 

171  .6564 

5.2650 

15 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

16 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

17 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

18 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

19 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

20 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

21 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

22 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9.3600 

277.6564 

5.7850 

23 

8.7100 

90.5240 

5.3300 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

24 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

25 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

Caces  No. :09A132-3  OK. MULTI  ZONE  10,000  CFM  09A133-3  DK. MULTI  ZONE  25,000  CFM 


7.1500 

84.5032 

4.5500 

1 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

2 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

3 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

4 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84 . 5032 

4.5500 

5 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

6 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84 . 5032 

4.5500 

8 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

8.7100 

106.1908 

5.3300 

9 

9.1000 

181 .3448 

5.7200 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

10 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

11 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

12 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

13 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

14 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

15 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

16 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

17 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

18 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

19 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

20 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

21 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

22 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

8.7100 

106.1908 

5.3300 

23 

9.1000 

181.3448 

5.7200 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

24 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

25 

7.5400 

128.3448 

4.9400 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :09A134-3  DK. MULTI  ZONE  50,000  CFM  09A141-D.D.  VARI.VOL.  6500  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

I 

LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

)  HOURS 

* 

|  HOURS 

YR 

HOURS 

* 

|  HOURS 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

1 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

2 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

3 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

4 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

5 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

6 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

8 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

9.4900 

257.7496 

6.1100 

9 

8.5800 

90.5452 

4.2900 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

10 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

11 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

12 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

13 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

14 

39.0000 

6572.0000 

9.7500 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

15 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

16 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

17 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

18 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

19 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

20 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

21 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

22 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

9.4900 

257.7496 

6.1100 

23 

8.5800 

90.5452 

4.2900 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

24 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

25 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

Caces  No. :09Al42-0.0.  VAR I .VOL . 10000  CFM 

09A143-D.D 

VARI. VOL. 25000  CFM 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

1 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

2 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

3 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

4 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

5 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

6 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

8 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

8.5800 

106.1908 

4.2900 

9 

8.9700 

195.6972 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

11 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

12 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

13 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

46.8000 

8904.0000 

11.7000 

14 

83.2000 

16960.0000 

20.8000 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

15 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

16 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

17 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

18 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

19 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

20 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

21 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

22 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

8.5800 

106.1908 

4.2900 

23 

8.9700 

195.6972 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

24 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

25 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

Caces  No. :09A144-D.D.  VARI .VOL. 50000  CFM 

09A145-D.D 

VARI.VOL.  100,000CFM 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

1 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

2 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

3 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

4 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

5 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

6 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

8 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

9.3600 

216.5580 

4.6800 

9 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

10 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

11 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

12 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

13 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

115.7000 

29680.0000 

28.9250 

14 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

15 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

16 

9.3600 

389.7408 

4.2900 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

17 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

18 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

19 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

20 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

21 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

22 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

9.3600 

216.5580 

4.6800 

23 

169.0000 

48760.0000 

42.2500 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

24 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

25 

7.8000 

287.9808 

3.9000 
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pc:  yFAD  rnMPnklFMT  1  I  C  T  I  IJ r  .  7rtUF  ^ 

Caces  No. :09A151 -VARIABLE  VOLUME  6500  CFM  09A152-VARI ABLE  VOLUME  10000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

I  ™ 

|  HOURS 

|  $ 

|  HOURS  1 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

7.8000 

9 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

14 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

7.8000 

23 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A153-VARIABLE 

VOLUME  25000  CFM 

09A154-VARIABLE  VOLUME  50000  CFM 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

2 

7.8000 

171  .6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

148.1668 

4.0950 

9 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

12 

7.8000 

171  .6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

14 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

15 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

20 

7.8000 

171  .6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

148.1668 

4.0950 

23 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No.:09A161-TERM.  REHEAT  6500  CFM 

09A162-TERM.  REHEAT  10000  CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84 . 5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84 . 5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

14 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

20 

37.7000 

6181 .9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :09A163-TERM.  REHEAT  25000  CFM  09A164-TERM.  REHEAT  50000  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

S 

HOURS 

YR 

HOURS 

S 

HOURS 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

■r 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

s  .8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

20 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No. :09A171-2  PIPE  INDUCTION  6500  CFM 

09A172-2  PIPE  INDUCTION 

10000  CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

i  SliilK’Hilii: 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

iKHSrjHW., 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

20 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A173-2  PIPE  INDUCTION  25000  CFM 

09A174-2  PIPE  INDUCTION 

50000  CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

14 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.3750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

20 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 
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Caces  No. : 

:09A181 -4  PIPE 

25  YEAR 
INDUCTION  6500 

COMPONENT 

CFM 

LISTING:  ZONE  3 

09A182-4  PIPE  INDUCTION 

10000  CFM 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  1 

[  HOURS 

I  * 

|  HOURS  1 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS  | 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

2 

7.020C 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

16 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

23 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A183-4  PIPE  INDUCTION  25000  CFM 

09A184-4  PIPE  INDUCTION 

50000  CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

16 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

23 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No. :09A191 -2  PIPE  FAN  COIL  200  CFM 

09A192-2  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1 . 0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.04  00 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1 .0400 

6 . 3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1 .0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

16 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1  .0400 

6.3600 

1 .0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

609.5000 

1.3000 

23 

2.6000 

694 . 3000 

1 .3000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :09A193-2  PIPE  FAN  COIL  600  CFM  09A194-2  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  HOURS 

S 

HOURS 

YR 

HOURS 

S 

HOURS 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

16 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1 . 0400 

6.3600 

1.04  00 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.8600 

752.6000 

1.4300 

23 

3.2500 

1240.2000 

1 .6250 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400, 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

Caces  No. :09A1A1 -4  PIPE  FAN  COIL  200  CFM 

09A1A2-4  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

lisfiM  1 i  W3§ 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

■ 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.04  00 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

16 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.8600 

664.6200 

1.4300 

23 

2.8600 

1526.4000 

1.4300 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

Caces  No. :09A1A3-4  PIPE  FAN  COIL  600  CFM  09A1A4-4  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 


1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6. 3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

16 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

3.1200 

827.8600 

1.5600 

23 

3.6400 

1364.2200 

1.8200 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

124 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No . : 09A 1 8 1  - UN  I T  VENT  400  CFM  09A1B2-UNIT  VENT  1200  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  LABOR 

MATERIALS 

|  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

* 

HOURS 

!  YR 

1  HOURS 

$ 

[  HOURS  1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1  8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1  8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

15 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

16 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.6000 

1590.0000 

1.3000 

23 

3.2500 

1908.0000 

1.6250 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

Caces  No. :09A1C1 -SIN .ZONE 

DRAW  THRU  6500CFM 

09A1C2-SIN 

ZONE  DRAW  THR.10000CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84 . 5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5.800 

90.5452 

5.2650 

16 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

23 

37.7000 

6181 .9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A1C3- SIN. ZONE 

DRAW  THR.25000CFM 

09A1C4-SIN 

ZONE  DRAW  THR.50000CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

16 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

23 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :09A1C5-SIN.ZONE  DRAUTHRU  1000CFH  09A1C6- SIN. ZONE  DRAUTHRU  2500CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

]  HOURS 

I  $ 

|  HOURS 

1  yr 

1  HOURS 

$ 

|  HOURS 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

1 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

2 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

3 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

4 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

5 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

6 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

8 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

8.5800 

37.8632 

8.5800 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

.*v; 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

yki§B  rS:  .‘W 

8.5800 

74.8996 

5.2650 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

8.5800 

37.8632 

8.5800 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.8000 

1272.0000 

3.9000 

20 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

21 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

22 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

23 

23.4000 

3710.0000 

5.8500 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

24 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

25 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

Caces  No. :09A1D1 -UNIT  HEATER  400  CFM 

09A1D2-UNIT  HEATER  1200 

CFM 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

15 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

16 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.6000 

312.7000 

1.3000 

23 

3.2500 

461.1000 

1 .6250 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

Caces  No. :09A1D3-UNIT  HEATER  4000  CFM 

09A1D4-UNIT  HEATER  8000 

CFM 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

15 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.8600 

128.7900 

2.8600 

16 

2.8600 

160.5900 

2.8600 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

V  l  1 

828.9200 

1.6250 

23 

3.2500 

1272.0000 

1.6250 

.r.  i‘  i 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

MHU!  1 1 

1.5900 

1.8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

126 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :09A1D5-GASFIRED  RADIANT  HTR  50M8H  09A1E1 -HEAT  PUMP  5T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

|  S 

|  HOURS 

|  YR 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  I 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

10 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

27.0400 

4802.2982 

27.0400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

2.6000 

445.2000 

1.3000 

23 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

Caccs  No. :09A1E2-HEAT  PUMP  10T 

09A1E3-HEAT  PUMP  25T 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

5 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

8 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

9 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

10 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

12 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

15 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

14 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

15 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

32.6300 

9088.0902 

32.6300 

16 

35.2300 

23751.0702 

35.2300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

17 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

18 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

20 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

23 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. :09A1E4- HEAT  PUMP  IT 

09A1G1 -DUCTCOI L  1-ROU  H. 

W.  12X24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

2 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

4 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

5 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

6 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

7 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

8 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

21.3200 

262.8906 

21.3200 

9 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

10 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

12 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

13 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

14 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

16 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

17 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

5.5380 

1272.0000 

2.7690 

18 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.64  00 

0.0000 

3.6400 

19 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

20 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

21 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

22 

2.6000 

0.0000 

1 .3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

23 

2.3400 

80.5600 

1 . 1 700 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

24 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

25 

2.6000 

0.0000 

1.3000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No, :09B211-F0RCE  ORAFT  FAN  10,000  CFM  098212- INO  DRAFT  FAN  10000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  n 

|  HOURS 

5 

|  HOURS 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

i 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

3 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

5 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

6 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

7 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

8 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

9 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

10 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

12 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

13 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

14 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

■ ?  1  ?  1 

21.9208 

4.4200 

15 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

fnrr?B-'J  ? ' 1 1 

21 .9208 

4.4200 

16 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1  ?  1 1 

21.9208 

4.4200 

17 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

7^11 

21.9208 

4.4200 

18 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

S8B3  ?  i » 

21.9208 

4.4200 

19 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

20 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

21 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

22 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

23 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

24 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

25 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

Caces  No.  .-09C1 11 -EXHAUST  FAN  <200  CFM 

09C1 12-EXHAUST  FAN,  1000  CFM 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

3 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2.3400 

21.6876 

2.3400 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7150 

22.5568 

0.7150 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

20 

5.2000 

296.8000 

2.6000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.2500 

41.5838 

3.2500 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C1 13-EXHAUST  FAN  10,000  CFM  09C1 14- EXHAUST  FAN  25,000  CFM 


4.4200 

21.9208 

4.4200 

1 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

3 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

5 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

6 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

7 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

8 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

9 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

10 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

12 

5.9800 

120.3524 

2.9900 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

13 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

14 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

15 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

16 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

17 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

18 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

19 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

20 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

21 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

22 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

23 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

26.0000 

1805.1800 

6.5000 

24 

26.0000 

4112.8000 

6.5000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

25 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

128 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :09C1 15-EXHAUST  FAN  50,000  CFM  09C1 16-EXHAUST  FAN,  5000  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

I  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

HOURS 

S 

HOURS 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

9 

2.6000 

21.6876 

1.9500 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5.9800 

173.3524 

5.2000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

16 

1.3000 

0*0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

18 

15.6000 

1632.4000 

7.8000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

19 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

32.5000 

5406.0000 

8.1250 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C121  AIR  CURTAIN,  1000  CFM 

09C210-METAL  FLUE/CHIMNEY 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

12 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

13 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

18 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

20 

9.1000 

124.0200 

4.5500 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.8850 

93.2800 

1.8850 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :09O510-ROOM  HUMID  I F IER, FLOOR  TYPE  09E1 1 1 -THERMOSTATS/PNEUMATICS 


0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4 . 7700 

1.0400 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

1.3000 

0 . 0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

12 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0 . 7800 

187.2278 

0.7800 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

12(> 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  3 

Caces  No. :09E 112- HUMIDITY  SENSOR  09E113-FLOW  SENSOR 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  I 

1  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

S 

HOURS 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

100.2654 

0.7800 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

0.7800 

100.0428 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09E1 14-RADIATION  SENSOR 

09E115-UIND  VELOCITY  SENSOR 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

a 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

9 

0.7800 

45.5270 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

H  i j jj 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

it  ,ii»  l  i  1 1 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

MIm  :••• 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

SB 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0 . 0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

77.1150 

0.7800 

18 

0.7800 

45.5270 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09E1 16-PRESSURE 

SENSOR 

09E121-DAMPER  CONTROLLER/ELECT. 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1 .3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

2.6000 

287.2070 

2.6000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

58.3000 

0.7800 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

0.0000 

1.3000 

130 


YFAD  rnMPnWFWT  I  7CMF  1 

Coces  No. :09E131 -SIHPLEX  AIR  COMPR.,1  HP  1 1 1200-OVERHEAD  SERVICE,  SPLICE 


LABOR 

HOURS 

|  MATERIALS 

* 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

* 

I  EQUIPMENT 
|  HOURS 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

10 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

12 

7.5750 

1.0600 

7.5750 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

15 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.6790 

6103.8298 

1.8395 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

24 

7.5750 

1.0600 

7.5750 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

131 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. :091 110-GAS  METER  091210-PIPE/FITTINGS,  STEEL/IRON 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

j  HOURS 

1  ™ 

1  HOURS 

[  S 

|  HOURS  j 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1  1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.3900 

98.5800 

0.3900 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :091220-PRESS.  REDUCING  VALVE,  .5" 

091230-PRESS.  REDUCING  VALVE,  2" 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

5 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

10 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

1 1  ill 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

wEi'3 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

15 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2600 

19.0800 

0.2600 

18 

0.6240 

323.3000 

0.3120 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

23 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0921 10-OIL  STORAGE  TANK,  275  GAL. 

092120-OIL 

FILTER 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.1040 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.1040 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.1040 

3.392 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.1040 

3.3920 

0.1040 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. :092130- FUEL  LEVEL  METER  092310-PIPE/FITTINGS,  COPPER 


1  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

s 

I  EQUIPMENT 
HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT  I 
HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

620.1000 

1.3000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

25 

5.7356 

11.2148 

2.9601 

Caces  No. :0931 10-LPG  STORAGE  TANK,  1000  GAL  093310-PIPE/FITNGS, STEEL/IRON 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :094110-STEAM  CONVERTOR,  <300,000 

094120-FLASH  TANK,  24  GAL. 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

3 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

5 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

6 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

7 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

9 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

12 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

14 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

16 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

17 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

18 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

20 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

23 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

25 

0.0390 

0.0000 

0.0390 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. :  094130-STEAM  REG.  VALVE  2"  094150-COND.  METER, <300  #/HR. 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  | 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS  1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

1.9500 

626.9900 

1.9500 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :094210-RADIATOR 

VALVE  1" 

094310-CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

ihMiKK 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 094320-BASEBOARD  RA0IA1ION  10  FT 

094330- FINNED  RADIATOR, 

WALL  10  F 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

232.1400 

2.6000 

23 

5.2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. :0961 10-SOLAR  PANEt  ,  3'  X  8'  0961 20 -SOLAR, STORAGE  TANK, 1000GAL 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.9000 

349.8000 

1.9500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

15.6000 

2194.2000 

7.8000 

Caces  No. : 096210- PIPE/FITTINGS,  PVC 

0981 11 -BOILER  GAS  250  KBTU/HR 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

38.8700 

o.oooc 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

44.9800 

319.0918 

44.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.2870 

0.0265 

0.2870 

10 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

44.9800 

319.0918 

44.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.7041 

6.7575 

0.4955 

19 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

44.9800 

319.0918 

44.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

Caces  No. :098112-BOILER  GAS  2000  KBTU/HR  098113-BOILER  GAS  10,000  KBTU/HR 


38.6100 

0.0000 

38.6100 

1 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

2 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

3 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

4 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

49.6600 

0.0000 

49.6600 

5 

45.7600 

0.0000 

45.7600 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

6 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

7 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

49.1400 

616.5808 

49.1400 

8 

51.4800 

3642.7006 

51.4800 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

9 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

53.4300 

0.0000 

53.4300 

10 

49.5300 

0.0000 

49.5300 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

11 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

12 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

13 

41.6000 

0.0000 

41 .6000 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

14 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

49.6600 

0.0000 

49.6600 

15 

45.7600 

0.0000 

45.7600 

49.1400 

616.5808 

49.1400 

16 

51.4800 

3642.7006 

51.4800 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

17 

40.9500 

0 . 0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

18 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

19 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

52.7800 

0.0000 

52 . 7800 

20 

48.8800 

0.0000 

48.8800 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

21 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

22 

44.7200 

0.0000 

44 . 7200 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

23 

41 .6000 

0.0000 

41.6000 

49.1400 

616.5808 

49.1400 

24 

51.4800 

3642.7006 

51.4800 

49.0100 

0.0000 

49.0100 

25 

45.1100 

0.0000 

45.1100 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. : 0981 21 -BOILER  COAL  40,000  KBTU/HR  098122-BOILER  COAL  100,000  KBTU/H 


I  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

| 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

|  $ 

1  HOURS 

[  TR 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS  | 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

1 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.135C 

2 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69. 485 C 

3 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.260C 

0.0000 

70.135C 

4 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

o.oooc 

70.1350 

5 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

6 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

7 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

8 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

9 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

10 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

11 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

12 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

13 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

14 

124.8000 

0.0000 

80.0300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

15 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

16 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

17 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

18 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

19 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

20 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

21 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

22 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

1154.6600 

148400.0000 

332.7350 

23 

1439.2300 

276766.0000 

409.1750 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

24 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

25 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

Caces  No.  .-098131 -BOILER  OIL  250  KBTU/HR 

098132-BOILER  OIL  2000  KBTU/HR 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

1 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

2 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

3 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

4 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

5 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

6 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

7 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

59.2800 

222.5046 

59.2800 

8 

55.6400 

222.5046 

55.6400 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

9 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

10 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

11 

47.71 00 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

12 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

13 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

14 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

15 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

59.2800 

222.5046 

59.2800 

16 

55.6400 

222.5046 

55.6400 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

17 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

18 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

19 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

20 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

21 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

22 

47.7100 

0.0000 

-,7.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

23 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

59.2800 

222.5046 

59.2800 

24 

55.6400 

222.5046 

55.6400 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

25 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

Caces  No.:098133-BOILER  OIL  10,000  KBTU/HR 

098141-BOILER  GAS/OIL  2000  KBTU/H 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

1 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

2 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

3 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

4 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

5 

43.9400 

0 . 0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

6 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

7 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

60.5800 

248.1566 

60.5800 

8 

52.7800 

382.013. 

52.7800 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

9 

43.2900 

0,0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

10 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

11 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

12 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

13 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

14 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

15 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

60.5800 

248.1566 

60.5800 

16 

52.7800 

382.0134 

52.7800 

52.6500 

'■'.0000 

52.6500 

17 

43 . 2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

18 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

19 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

20 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

21 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

22 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

23 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

60.5800 

248.1566 

60.5800 

24 

52.7800 

382.0134 

52.7800 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

25 

43.2900 

0.0000 

43.2900 
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YFAP  rnMPnilPUT  l  7HMF  l 

Caces  No. : 098142-BOILER  GAS/OIL  20000  KBTU  098151 -BOl LR.PNEUMAT .COAL  SPREAD. 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

1  HOURS 

1  s 

|  HOURS 

I  YR 

[  HOURS 

1  £ 

!  HOURS 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

1 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

2 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

3 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

4 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

5 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

6 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

7 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

55.1200 

6882.6118 

55.1200 

8 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

9 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

10 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

11 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

12 

221.7800 

1574.1000 

212.3550 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

13 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

14 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

15 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

55.1200 

6882.6118 

55.1200 

16 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

17 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

18 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

19 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

20 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

21 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

22 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

23 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

55.1200 

6882.6118 

55.1200 

24 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

25 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

Caces  No. :098161 -ASH  HANDLING  SYSTEM 

098171 -FUEL  OIL  EQUIPMENT 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

1 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

2 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

3 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

4 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

5 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

6 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

7 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

8 

0.5200 

0.0C30 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

9 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

10 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

11 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

332.1500 

1798.8200 

327.3400 

12 

5.1090 

5.3000 

2.5545 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

13 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

14 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

15 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

16 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

17 

2.6000 

302.1000 

1.3000 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

18 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

19 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

20 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.9600 

0.0000 

323.9600 

21 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

22 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

10400.0000 

212000.0000 

2600.0000 

23 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

24 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

25 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

Caces  No. :098181 -CHEMICAL 

FEED  SYSTEM 

098191 -FEED-WATER  SUPPLY 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

19.5000 

0 . 0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

19.5000 

0 . 0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

G.ujOO 

0.0000 

0.6500 

16 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

3.2500 

389.0200 

1 .6250 

17 

28.6000 

2756.0000 

9.5333 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

19.5000 

0.0000 

19.5000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  20NE  4 

Caces  No. :0981A1 -DEAERATOR  0981B1-BLOWOFF  SYSTEM 


LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

HOURS 

S 

HOURS  | 

YR 

|  HOURS 

[  $ 

|  HOURS 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

2.6000 

147.3400 

1.3000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.75  00 

0.00Gb 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

260.0000 

21200.0000 

65.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0981C1- HOUSE  FURN.GAS  25KBTU/HR  0981C2-HOUSE  FURN.GAS  100KBTU/HR 


4.0300 

0.0000 

4.0300 

1 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

o.oooc 

4.0300 

5 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

6 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

8 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

9 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

11 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7.3580 

312.7000 

7.3580 

12 

7.4100 

374.1800 

7.4100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

13 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

15 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10.4000 

355.1000 

5.2000 

17 

20.8000 

471.7000 

10.4000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

18 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

20 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

21 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

22 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

23 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

24 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

25 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

Caces  No. :0981C3-H0USE  FURN.GAS  200KBTU/HR 

098101- HOUSE  FURN.OIL  25K8TU/HR 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

6 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

8 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

o.oooc 

a  070u 

9 

5.3300 

0.0000 

5.33G0 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

11 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7.4100 

455.8000 

7.4100 

12 

8.7100 

444.1400 

8.7100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

13 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

15 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1786.1000 

10.4000 

17 

10.4000 

848.0000 

5.2000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

18 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

20 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

21 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

22 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

24 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

25 

5.3300 

0.0000 

5.3300 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. :0981D2- HOUSE  FURN.OIL  100KBTU/HR  0981D3-HOUSE  FURN.OIL  200KBTU/HR 


|  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  HR 

{  HOURS 

1  * 

|  HOURS  1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

o.oooc 

5.3300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.330C 

o.oooc 

5.330C 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

6 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

9 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

10 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

11 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8.7100 

484.4200 

8.7100 

12 

8.7100 

567.1000 

8.7100 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

13 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

15 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1358.4960 

10.4000 

17 

20.8000 

1595.3000 

10.4000 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

18 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

19 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

21 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

22 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

24 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

25 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

Caces  No. :0981E1 -HOUSE  FURN. ELECT  25KBTU/HR 

0981E2-HOUSE  FURN. ELECT 

100KBTU 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

1 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

2 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

3 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

4 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 . 9500 

0.0000 

1.9500 

6 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

7 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

8 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

9 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

11 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6.2400 

212.0000 

6.2400 

12 

6.2400 

305.2800 

6.2400 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

13 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

14 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

15 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

16 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10.4000 

601.0200 

5.2000 

17 

20.8000 

751.2750 

10.4000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

18 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

19 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

20 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

21 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

22 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

23 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

24 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

25 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

Caces  No. :0981E3-HOUSE  FURN. ELECT. 200KBTU/H 

0981 F0- CAST 

IRON  RADIATOR  10  SECT 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.2400 

392.2000 

6.2400 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.8000 

954.0000 

10.4000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.95 00 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. : 0981 GO- BASEBOARD  RADIATION  10  FT  0981HO-FINNED  RADIATOR,  WALL  10  F 


I  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LA80R 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

1  « 

(  HOURS 

!  * 

|  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

o.oooc 

2 

0.0000 

o.oooc 

0.000O 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

liSilBiiV''  - 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

232.1400 

2.6000 

23 

5.2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0981 10-EXPANSION  TANK 

0981 J1- STEAM  CONVERTOR, 

<300,000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

12 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

17 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

23 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0981K1- FLASH  TANK,  24  GAL. 

0981 L0- STORAGE  TANK,  DHU 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

8 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

10 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

13 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

15 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

18 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

20 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

23 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

25 

3.7330 

5.3000 

3.7330 
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oc;  ypab  rrMPOkiruT  i  icTTun*  7  due  l 

Caces  No. :0981M1 -  IND.  FUR.,  GAS/OIL  500  MBU  0981M2- IND. FURN.GAS/OI L  2000  MBTU 


I  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

s 

HOURS 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

1 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

2 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

3 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

4 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

5 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

6 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

7 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

8 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

11.4400 

584.1236 

7.2150 

9 

11.4400 

1214.4208 

11.4400 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

10 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

11 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

12 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

13 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

14 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

15 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

16 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

17 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

12.8700 

584.1236 

7.9300 

18 

15.2100 

1214.4208 

15.2100 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

19 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

20 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

21 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

22 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

23 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

24 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

25 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

Caces  No. :0981N0-SURGE  TANK,  1000  GAL 

098411-PIPE/FITTINGS,  ST.  &  C.I. 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

1574.1000 

2.6000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.  ,-098412-PIPE/FITTINGS,  COPPER  098413-PIPE  AND  FITTINGS,  PVC 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.8190 

4.0704 

0.8190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

6.0190 

29.5104 

6.0190 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. : 098414-PIPE  INSULATION  098421-GATE  VALVE,  3/8"  -  1  1/2" 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

I  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

I  * 

1  HOURS 

1  yr 

|  HOURS 

1  * 

[  HOURS  | 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

o.oooc 

o.oooc 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

1.5119 

0.4452 

1.5119 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.2600 

17.9140 

0.2600 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :098422-GATE  VALVE,  2"  -  3" 

098428-DRAIN  VALVE 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.8904 

al 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

ill 7 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

i  i  i  i 

14 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

23 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.  .-098429-RADIATOR 

VALVE  1" 

09842A- PRESSURE  REDUCER 

VALVE  2" 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4300 

20.2248 

0.7150 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. : 098437-STEAM  TRAP,  F  &  T,  <1“  09843A-PIPE  INSULATION 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

|  * 

|  HOURS 

1  ™ 

j  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

o.oooc 

0.6500 

2 

O.OOOC 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

O.OOOC 

0.6500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

12 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

23 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  Vo. :098441 -CIRCULATION  PUMP,  < 

HP 

098442-CIRCULATION  PUMP 

5  HP 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

3 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

5 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

6 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

7 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

8 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

9 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

10 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

11 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

12 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

0. 1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

15 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

16 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

17 

4.1990 

1272.0000 

2.0995 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

18 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

20 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

21 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

23 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

24 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

25 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

Caces  No. : 098446- CONO.  RCVR . ,  10  -  15 

GAL. 

0991 11 -A/C 

DX  PACKAGE  5T 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

4 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1.9487 

6 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

7 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

10 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .9487 

8.5012 

1.9487 

12 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

14 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

24.4400 

2592.2300 

24.4400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.9962 

37.1212 

3.9962 

17 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

20 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

21 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15.6000 

1908.0000 

7.8000 

23 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .3000 

0.0000 

1 .3000 

24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No.:099112-A/C  OX  PACKAGE  20T  0991 13- A/C  OX  PACKAGE  50T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

I  LABOR 

1  MATERIALS 

i  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

j  % 

|  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  | 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

o.oooc 

9.2300 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3 

11.3300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

o.oooc 

9.2300 

5 

11.8300 

0.0000 

11.3300 

9. 2300 

o.oooc 

9.2300 

6 

11.8300 

o.oooc 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

8 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

9 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

10 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

12 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

13 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

14 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

30.0300 

9018.5330 

30.0300 

15 

35.2300 

27255.1546 

35.2300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

16 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

17 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

18 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

20 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

23 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. :099121 -A/C  WINDOW  IT 

099122-A/C 

WINDOW  2T 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

2 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

3 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

4 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

5 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

6 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

7 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

8 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

9 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

10 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

2.9900 

1.7702 

2.9900 

12 

2.9900 

1.7702 

2.9900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

13 

1.6900 

0. 0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

14 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

5.9800 

530.0000 

5.9800 

15 

6.5000 

742.0000 

6.5000 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

16 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

17 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

18 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

19 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

20 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

21 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

22 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

23 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

24 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

25 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

Caces  No.: 099131 -A/C  PAD  MTD.  4T 

099132-A/C 

PAD  MOUNTED  20  TON 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

2 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

3 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

4 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

.  4.9400 

0.0000 

4.9400 

5 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

6 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

7 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

8 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

9 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

10 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

11 

9.2300 

C.0000 

9.2300 

6.2400 

8.8510 

6.2400 

12 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

13 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

i  4.9400 

0.0000 

4.9400 

14 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6.5000 

1484.0000 

3.2500 

15 

30.0300 

9018.5330 

30.0300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

16 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

17 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

18 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

19 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

20 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

21 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

22 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

23 

20.4100 

7950.0000 

6.8033 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

24 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

25 

9.2300 

0.0000 

9.2300 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. :099141- CHILLER -AIR  COOL  RECIP.20T  099142-CHILLER  AIR  COOL  REC.50T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS  j 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

1 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

2 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

3 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

4 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

5 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

6 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

7 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

8 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

10 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

11 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

12 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

13 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

14 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

42.3800 

5119.8000 

21.1900 

15 

52.5200 

11395.0000 

22.1650 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

16 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

17 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

18 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

19 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

20 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

21 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

22 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

23 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

24 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

25 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

Caces  No. : 0991 43 -CHILLER  AIR  COOL  REC 

100T 

099144-CHILLER-AIR  COOL 

RECIP.  5T 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

1 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

2 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

3 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

4 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

5 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

6 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

7 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

8 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

9 

12.0900 

0 . 0000 

12.0900 

Z7.9500 

0.0000 

13.9750 

10 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

11 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

12 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

13 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

14 

1 2 . 0900 

0.0000 

12.0900 

52.5200 

29309.0000 

20.1175 

15 

31.9800 

2003.4000 

31.9800 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

16 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

17 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

18 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

19 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

20 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

21 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

23 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

24 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

25 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

Caces  No. : 0991 45 -CHILLER  AIR  COOL  REC 

10T 

099146-CHILLER  AIR  COOL 

REC.  15T 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

2 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

3 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

4 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

5 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

6 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

8 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

9 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

10 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

13 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

42.1200 

3879.6000 

21.0600 

15 

47.3200 

9068.3000 

23.6600 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

16 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

18 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

19 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

20 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

21 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

22 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

23 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

24 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

25 

22.7500 

0.0000 

11.3750 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. :099151 -CHILLER  WAT. COOL  REC.20T  099152-CHILLER  WAT. COOL  REC.50T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

I  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

1  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

!  YR 

HOURS 

* 

HOURS 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

13 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

33.2800 

4778.4800 

16.6400 

15 

40.8200 

11236.0000 

17.3983 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

Caces  No. :099153-CHILLER  WAT. COOL  REC.100T 

099154-CHILLER  WAT.  COOL  REC.  10T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

11.3750 

13 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

40.8200 

29044.0000 

15.8925 

15 

30.6800 

3392.0000 

15.3400 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

Caces  No. :099155-CHILLER  WAT. COOL  REC 

200T 

099161-CHILL.  HERMETIC  CENT.  100T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

40.8200 

44096.0000 

15.8925 

15 

49.9200 

22331.0200 

24.9600 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 
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ypap  rrwpnwPUT  i 7nwF  L 

Caces  No. : 099162-CHILL.  HERMETIC  CENT.  300T  099163-CHILL.  HERMETIC  CENT.  900T 


I  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

S 

1  HOURS 

YR 

HOURS 

* 

1  HOURS  I 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

49.4000 

66569.0600 

24.7000 

15 

49.9200 

199283.1800 

24.9600 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No. :099171 -CHILL .  OPEN  CENT.  300T 

099172-CHILL.  OPEN  CENT 

900T 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

8 

33.1500 

C.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

114.6600 

66569.0600 

57.3300 

15 

49.9200 

199283.1800 

24.9600 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No. : 0991 81 -CHILL .DBL .BNDL .  HERM 

100T 

099182-CHILL. DBL. BNDL.  HERM.300T 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

4 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

5 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

6 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

7 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

8 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

9 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

10 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

55.1200 

22596.0200 

27.5600 

15 

71.7600 

95666.0600 

35.8800 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

16 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

19 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

20 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

23 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

24 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

38.3500 

0.0000 

19.1750 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

caces  No. : 099183 - CH I LL.DBL .BNOL.  HERM.900T  099191 -CHILL .  ONE  STG.  ABS.  100T 


I  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

|  MATERIALS 

|  EQUIPMENT  I 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

|  HOURS  I 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

4 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

5 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

6 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

7 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

8 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

9 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

10 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

104.1300 

199760.1800 

52.0650 

15 

122.3300 

7632.0000 

61.1650 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

16 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

19 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

20 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

23 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

24 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

Caces  No. :099192-CHILL.  ONE  STG.  ABS. 

300 T 

099193-CHILL.  ONE  STG.  ABS.  900T 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

7 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

8 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

9 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

10 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

6.3850 

11 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

12 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25.3500 

7632.0000 

12.6750 

15 

25.3500 

7632.0000 

12.6750 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

20 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

Caces  No. :0991A1 -CHILL.  TWO  STG.  ABS. 

300T 

0991A2-CHILL .  TWO  STG.  ABS.  900T 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

7 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

8 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

9 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

10 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

11 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

12 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

25.3500 

7632.0000 

12.6750 

15 

24.1800 

7632.0000 

12.0900 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

20 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

15.6000 

0.0000 

7.8000 
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25  TEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 


Caces  No. :0991B1 -AIR  COOLED  CONDENSER  5T  0991B2-AIR  COOLED  CONDENSER  20T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

S 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

1 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

2 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

3 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

4 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

5 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

6 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

7 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

8 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

9 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

10 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

11 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

12 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

13 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

14 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

8.8400 

464.2800 

8.8400 

15 

8.8400 

557.5600 

4.4200 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

16 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

17 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

18 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

19 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

20 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

21 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

22 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

9.1000 

821.5000 

4.5500 

23 

20.8000 

2438.0000 

6.9333 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

24 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

25 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

Caces  No. :0991B3-AIR  COOLED  CONDENSER 

SOT 

0991B4-AIR 

COOLED  CONDENSER  100T 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

1 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

3 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

5 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

6 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

7 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

8 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

9 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

10 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

11 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

12 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

13 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

14 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

10.6600 

650.8400 

5.3300 

15 

10.6600 

2597.0000 

5.3300 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

16 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

17 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

18 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

19 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

20 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

21 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

22 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

31.2000 

5294.7000 

7.8000 

23 

46.8000 

10578.8000 

11.7000 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

24 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

25 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

Caces  No. :0991C1 -COOLING  TOWER  50T 

0991 C2- COOLING  TOWER  100T 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

1 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

2 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

3 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

5 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

6 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

7 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

8 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

9 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

10 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

11 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

12 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

13 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

14 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

9.7500 

1209.4600 

4.8750 

15 

19.3700 

1209.4600 

9.6850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

16 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

17 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

18 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

19 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

20 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

21 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

22 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

46.8000 

4478.5000 

1 1 . 7000 

23 

52.0000 

10070.0000 

13.0000 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

24 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

25 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

149 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No.:0991C3-cqpiING  TOWER  300T  0991C4-COOL JNG  TOWER  900T 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

I  * 

1  HOURS 

1  ™ 

[  HOURS 

1  * 

[  HOURS 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

1 

17.9400 

0.0000 

a. 9700 

16.5100 

o.oooc 

8.255C 

2 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

3 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

4 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

5 

1 7. 9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

6 

17  V400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

7 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

8 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

9 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

10 

17.9400 

o.oooc 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

11 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

12 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

13 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

21.7100 

2513.2600 

10.8550 

15 

23.1400 

2513.2600 

11.5700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

16 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

17 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

18 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

19 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

20 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

21 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

22 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

78.0000 

16377.0000 

19.5000 

23 

128.7000 

43142.0000 

32.1750 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

24 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

25 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

Caces  No. :0991D1-EVAPORATIVE  CONDENSER  20T 

Q991D2- EVAPORATIVE  CONDENSER  100T 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

1 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

2 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

3 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

4 

13.6500 

0.0000 

6.6250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

5 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

6 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

7 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

8 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

9 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

10 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

11 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

12 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

13 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

14 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

20.2800 

794.4700 

10.1400 

15 

25.6100 

1286.5750 

12.8050 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

16 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

18 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

19 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

20 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

21 

13.6500 

O.OGOO 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4 . 1600 

22 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

36.4000 

3688.8000 

9.1000 

23 

100.1000 

10038.2000 

25.0250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

24 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

25 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

Caces  No. :0991D3-EVAPORAT1VE  CONDENSER  300T 

0991 E0- EXPANS I  ON  TANK 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

6 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

9 

0.0000 

o.ocoo 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

12 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15.0800 

2268.1350 

7.5400 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

17 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

182.0000 

31800.0000 

45.5000 

23 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  A 

Caces  No. :0991 FI -REFRIG.  FAN  COIL  IT  0991F2-REFR1G.  FAN  COIL  3T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

'  $ 

HOURS 

YR 

HOURS 

1  % 

1  HOURS  I 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.6500 

0.0000 

0.650U 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2.2100 

53.0000 

2.2100 

15 

2.2100 

93.2800 

2.2100 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2.6000 

855.4200 

1.3000 

23 

2.8600 

1051.5200 

1 .4300 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

Caces  No.:0991F3-REFRIG.  FAN  COIL  5T 

099411 -PIPE/FITTINGS  ST 

&  C.I. 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.0000 

P  '100 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.0000 

L . uOOO 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2.2100 

196.1000 

2.2100 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.2500 

1240.2000 

1.6250 

23 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 0994 12- PI  PE/FITTINGS,  COPPER 

099413-PIPE  AND  FITTINGS,  PVC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.8190 

4.0704 

0.8190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

6.0190 

29.5104 

6.0190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.5510 

51.0072 

2.7755 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

241.8000 

8321.0000 

120.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

151 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  A 

Caces  No.: 099421 -GATE  VALVE,  3/8''  -  1  1/2"  099422-GATE  VALVE,  2*'-3" 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

|  EQUIPMENT 

j 

1  LABOR 

|  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

i  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  VR 

|  HOURS 

|  HOURS  | 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3536 

0.4452 

0.3536 

12 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

O.OPOO 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.ouoo 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

23 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :099428-DRAIN  VALVE 

099434-PIPE  INSULATION 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

IHIfl  ■ 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

■?  m 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

-B  -  ' . 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

Km  . 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

ii 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

17 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

23 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 099441 -CIRCULATOR  PUMP,  <  1 

HP 

099442-5  TON  CHILLER  ACH  RECIP 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

3 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

5 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

6 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

'J 

7 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

tlWHiJK  V  1 

8 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

hKHifl  i>*  J 

9 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

10 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

11 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

12 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

15 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

16 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

17 

15.6000 

1272.0000 

7.8000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

18 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

20 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

21 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

23 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

24 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

25 

0.1092 

0.2756 

0.1092 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. :09A111-MULTl-ZONE  6500  CFM  09A1 12-MULT  I -ZONE  10,000  CFM 


|  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  * 

HOURS 

YR 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS  | 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

1 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

2 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

3 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

4 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

5 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

6 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

8 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

8.7100 

90.5452 

5.3300 

10 

8.7100 

106.1060 

5.3300 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

11 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

12 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

13 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

14 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

36.4000 

5997.4800 

9.1000 

15 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

16 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

17 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

18 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

19 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

20 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

21 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

22 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

23 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

24 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

8.7100 

90.5452 

5.3300 

25 

8.7100 

106.1060 

5.3300 

Caces  No. :09A113-MULTI-ZONE  25,000  CFM 

09A1 14-MULTI -ZONE  50,000  CFM 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

1 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

2 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

3 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

4 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

5 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

6 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

8 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

9 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

9.1000 

205.8308 

5.4600 

10 

9.4900 

277.6564 

5.8500 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

11 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

12 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

13 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

14 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

15 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

16 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

17 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

18 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

19 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

20 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

21 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

22 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

23 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

24 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

9.1000 

205.8308 

5.4600 

25 

9.4900 

277.6564 

5.8500 

Caces  No. :09A1 15-MULTt -ZONE  2500  CFM 


09A121 -DUAL  DUCT  6500  CFM 


7.1500 

53.2120 

4.5500 

1 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

2 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

3 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

4 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

5 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

6 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

8 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

9 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

10 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

11 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

12 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

13 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

14 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8.7100 

74.8996 

5.3300 

15 

36.4000 

5997.4800 

9.1000 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

16 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

17 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

18 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

19 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

20 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

21 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

22 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

26.0000 

4240.0000 

6.5000 

23 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

24 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

25 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

153 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  A 

Caces  No. :09A122*DUAL  DUCT  10,000  CFM  09A123-DUAL  DUCT  25,000  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

LABOR 

1  MATERIALS 

>  EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

1  HOURS 

YR 

|  HOURS 

* 

|  HOURS 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

1 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

2 

7.4100 

150.7956 

4.875C 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

3 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

4 

7.4100 

150.7956 

4.875C 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

5 

7.4100 

150.7956 

4.875C 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

6 

7.4100 

150.7956 

4.875C 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.3950 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

hpuB 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

15 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

16 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

17 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

18 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

19 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

20 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

21 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

22 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

23 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

24 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

25 

8.9700 

203.7956 

5.3950 

Caces  No. :09A124-DUAL  DUCT  50,000  CFM 

09A131-3  DK. MULTI  ZONE  6500  CFM 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

1 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

2 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

3 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

4 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

6 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

9 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9.3600 

277.6564 

5.7850 

10 

8.7100 

90.5240 

5.3300 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

11 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

171.6564 

5.2650 

12 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

13 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

14 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

15 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

16 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

17 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

18 

7.1500 

68.8376 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

19 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

20 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

21 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

22 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

23 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

24 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9.3600 

277.6564 

5.7850 

25 

8.7100 

90.5240 

5.3300 

Caces  No. :09A132-3  OK. MULTI  ZONE  10,000  CFM 

09A133-3  DK. MULTI  ZONE  25,000  CFM 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

1 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

2 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

3 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

4 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

5 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

6 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

8 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

9 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

8.7100 

106.1908 

5.3300 

10 

9.1000 

181.3448 

5.7200 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

11 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

12 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

13 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

14 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

15 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

16 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

17 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

18 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

19 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

20 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

21 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

22 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

23 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

24 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

8.7100 

106.1908 

5.3300 

25 

9.1000 

181.3448 

5.7200 
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?«;  yfar  rrwpnuFWT  i  i^nwri-  7cmf  l 

Caces  No. :09Al34-3  DK.MULTI  ZONE  50,000  CFM  09A141-D.D.  VAR1.V0L.  6500  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1 

LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS  ! 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

1 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

2 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

3 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

4 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

5 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

6 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

8 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

9 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

9.4900 

257.7496 

6.1100 

10 

8.5800 

90.5452 

4.2900 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

11 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

12 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

13 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

14 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

15 

39.0000 

6572.0000 

9.7500 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

16 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

17 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

18 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

19 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

20 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

21 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

22 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

23 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

24 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

9.4900 

257.7496 

6.1100 

25 

8.5800 

90.5452 

4.2900 

Caces  No. :09A142-D.D.  VAR I .VOL. 10000  CFM 

09A143-D.D 

VAR I .VOL. 25000  CFM 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

1 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

2 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

3 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

4 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

5 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

6 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

8 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

9 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

8.5800 

106.1908 

4.2900 

10 

8.9700 

195.6972 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

11 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

12 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

13 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

14 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

46.8000 

8904.0000 

11.7000 

15 

83.2000 

16960.0000 

20.8000 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

16 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

17 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

18 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

19 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

20 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

21 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

22 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

23 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

24 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

8.5800 

106.1908 

4.2900 

25 

8.9700 

195.6972 

4.4850 

Caces  No. :09A144-0.D.  VAR 

.VOL. 50000  CFM 

09A145-D.D. 

VAR  I .VOL .  100.000CFM 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

1 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

2 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

3 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

4 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

5 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

6 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

8 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

9 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

9.3600 

216.5580 

4.6800 

10 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

11 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

12 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

13 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

14 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

115.7000 

29680.0000 

28.9250 

15 

9.3600 

389.7408 

4.2900 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

16 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

17 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

17 1.6564 

3.9000 

18 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

19 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

20 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

21 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

22 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

23 

169.0000 

48760.0000 

42.2500 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

24 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

9.3600 

216.5580 

4.6800 

25 

7.8000 

287.9808 

3.9000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. :09A151 -VARIABLE  VOLUME  6500  CFM  09A 152 -VAR I ABLE  VOLUME  10000  CFM 


j  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

\ 

I  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  yr 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  | 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7. 0200 

2 

7.020C 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

Hi 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

7.8000 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

91 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

15 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

7.8000 

25 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

Caces  No.:09A153-VARIABLE 

VOLUME  25000  CFM 

09A 154- VAR  I ABLE  VOLUME  50000  CFM 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

148.1668 

4.0950 

10 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

15 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

!  5.8500 

95.1668 

3.3150 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

148.1668 

4.0950 

25 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

Caces  No. :09A161 -TERM.  REHEAT  6500  CFM 

09A162-TERM.  REHEAT  10000  CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

13 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

19 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. :09A163-TERM.  REHEAT  25000  CFM  09A164-TERM.  REHEAT  50000  CFM 


I  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

S 

HOURS 

YR 

HOURS 

S 

HOURS  1 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

13 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

19 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No. :09Al71-2  PIPE  INDUCTION  6500  CFM 

09A172-2  PIPE  INDUCTION 

10000  CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7. 0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

13 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4 .4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

19 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09Al73-2  PIPE  INDUCTION  25000  CFM 

09A174-2  PIPE  INDUCTION 

50000  CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

13 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

19 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. :09A181-4  PIPE  INDUCTION  6500  CFM  09A182-4  PIPE  INDUCTION  10000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  « 

[  HOURS 

j  $ 

|  HOURS  1 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

15 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

23 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A183-4  PIPE  INDUCTION  25000  CFM 

09A184-4  PIPE  INDUCTION 

50000  CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

1  ?  i  » t 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

'  i  1 1 

150.7956 

4.8750 

*1 

171.6564 

5.2650 

1  ?  1 1 

150.7956 

4.8750 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

SWlR 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

ilniE  rijBpfft-1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

23 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No. :09A191-2  PIPE  FAN  COIL  200  CFM 

09A192-2  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

15 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

609.5000 

1.3000 

23 

2.6000 

694.3000 

1.3000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  A 

Caces  No. :09A193-2  PIPE  FAN  COIL  600  CFM  09A194-2  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.04  00 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.040C 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

15 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.8600 

752.6000 

1.4300 

23 

3.2500 

1240.2000 

1 .6250 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

Caces  No. :09A1A1 -4  PIPE  FAN  COIL  200  CFM 

09A1A2-4  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

15 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

2.8600 

664.6200 

1.4300 

23 

2.8600 

1526.4000 

1.4300 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.04  00 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

Caces  No. :09A1A3-4  PIPE  FAN  COIL  600  CFM  09A1A4-4  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 


1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

15 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.04  00 

6.3600 

1.04  00 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6  3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

22 

1 . 0400 

6.3600 

1 .0400 

3.1200 

827.8600 

1.5600 

23 

3.6400 

1364.2200 

1.8200 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. :09A1B1-UNIT  VENT  400  CFM  09A1B2-UNIT  VENT  1200  CFM 


I  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

1  * 

j  HOURS 

1  « 

{  HOURS 

|  $ 

|  HOURS  | 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.590C 

1 .8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.590C 

1 .8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.590C 

1.8200 

4 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.590C 

1 .8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.590C 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

Tr.  1 1 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

lilwHI  .k  I  I1 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

jppfVft  .k  1 1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

riiiiHkS  - 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

'/  ,r 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

15 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.6000 

1590.0000 

1.3000 

23 

3.2500 

1908.0000 

1 .6250 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

Caces  No. :09A1C1-S!N.ZONE 

DRAW  THRU  6500CFM 

09A1C2-SIN 

.ZONE  DRAW  THR. 10000CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7. 0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

15 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

23 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A1C3-SIN.ZONE 

DRAW  THR.25000CFM 

09A1C4-SIN. 

ZONE  DRAW  THR.50000CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

15 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

23 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

160 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. :09A1C5- SIN. ZONE  DRAWTHRU  1000CFM  09A1C6-SIN.ZONE  DRAUTHRU  2500CFH 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1 

LABOR 

MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

$ 

|  HOURS 

1  ™ 

HOURS 

$ 

1  HOURS 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

1 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

2 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

3 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

4 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

5 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

6 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

8 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

8.5800 

37.8632 

8.5800 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

15 

8.5800 

74.8996 

5.2650 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

16 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

17 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

18 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.8000 

1272.0000 

3.9000 

19 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

20 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

21 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

22 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

23 

23.4000 

3710.0000 

5.8500 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

24 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

25 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

Caces  No. :09A1D1-UNIT  HEATER  400  CFM 

09A1D2-UNIT  HEATER  1200 

CFM 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

15 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.6000 

312.7000 

1.3000 

23 

3.2500 

461.1000 

1.6250 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

Caces  No.:09A1D3-UNIT  HEATER  4000  CFM 

09A1D4-UNIT  HEATER  8000 

CFM 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.8600 

128.7900 

2.8600 

15 

2.8600 

160.5900 

2.8600 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

3.2500 

828.9200 

1.6250 

23 

3.2500 

1272.0000 

1.6250 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

161 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No.:09A1D5-GASFIRED  RADIANT  HTR  50MBH  09A1E1 -HEAT  PUMP  5T 


|  LABOR 

1  MATERIALS 

EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

|  EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

1  * 

HOURS 

1  YR 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  1 

1.3000 

0.0000 

MB 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

2 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

3 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

4 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .3000 

0.0000 

1 .3000 

5 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

27.0400 

4802.2982 

27.0400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

2.6000 

445.2000 

1.3000 

23 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

Caces  No. :09A1E2-HEAT  PUMP  10T 

09A1E3-HEAT  PUMP  25T 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

illt 

3 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

[MiK'  'All 

4 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

5 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

Tit 

6 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

iijiK*  '..Ti 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

SISK*  '..ii 

8 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

it  1SK*  Tit 

9 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

isiK:  3?  1 1 

10 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

iliF*  T 1 1 

11 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

litSH*  -in 

12 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

..ii 

13 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

'..ii 

14 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

32.6300 

9088.0902 

32.6300 

15 

35.2300 

23751.0702 

35.2300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

16 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

17 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

9.2300 

18 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

20 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

23 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. :09A1E4-HEAT  PUMP  IT 

09A1G1-DUCTCOIL  1-ROW  H. 

W.  12X24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

2 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3 

2.6000 

0.0000 

1 .3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

4 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

5 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

6 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

7 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

8 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

9 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

21.3200 

262.8906 

21.3200 

10 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

12 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

13 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

14 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

16 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

17 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

18 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

5.5380 

1272.0000 

2.7690 

19 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

20 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

21 

2.6000 

0.0000 

1 .3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

22 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

23 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

24 

2.3400 

80.5600 

1.1700 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

25 

2.6000 

0.0000 

1.3000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. :09B211- FORCE  DRAFT  FAN  10,000  CFM  09B212-IND  DRAFT  FAN  10000  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1 

LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

1  * 

HOURS 

1  ™ 

l  HOURS 

|  $ 

|  HOURS 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

3 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

5 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

6 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

7 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

8 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

9 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

10 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

12 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

13 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

14 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

15 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

16 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

17 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

18 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

•21.9208 

4.4200 

19 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

20 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

21 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

22 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

23 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

24 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

26.0000 

2851.4000 

6.5000 

25 

26.0000 

2929.8400 

6.5000 

Caces  No. :09C1 11 -EXHAUST  FAN  <200  CFM 

09C1 12-EXHAUST  FAN,  1000  CFM 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

3 

1.3000 

o.oouo 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

10 

2.3400 

21 .6876 

2.3400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

16 

0.0000 

1.3000 

0.7150 

22.5568 

0.7150 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

20 

5.2000 

296.8000 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.2500 

41.5838 

3.2500 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C1 13-EXHAUST  FAN  10,000  CFM 

09C1 14-EXHAUST  FAN  25, ,v 

0  CFM 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

3 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

5 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

6 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

7 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

8 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

9 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

10 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

12 

5.9800 

120.3524 

2.9900 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

13 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

14 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

15 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

16 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

17 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

18 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

19 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

20 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

21 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

22 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

26.0000 

1805.1800 

6.5000 

23 

26.0000 

4112.8000 

6.5000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

24 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

25 

4.4200 

67.3524 

2.2100 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. :09C1 15 -EXHAUST  FAN  50,000  CFM  090116-EXHAUST  FAN,  5000  CFM 


|  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

I 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  YR 

|  HOURS 

1  $ 

1  HOURS 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

5 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

10 

2.6000 

21.6876 

1.9500 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5.9800 

173.3524 

5.2000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

13 

1.3000 

iniinr  1 1 1 1 1 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

14 

1.3000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

15 

1.3000 

III? 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

19 

15.6000 

1632.4000 

7.8000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

32.5000 

5406.0000 

8.1250 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C121 -AIR  CURTAIN,  1000  CFM 

09C21 0-METAL  FLUF 'CHIMNEY 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

19 

9.1000 

124.0200 

4.5500 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.8850 

93.2800 

1.8850 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :O9D510-ROOM  HUMIDIFIER, FLOOR  TYPE  09E111 -THERMOSTATS/PNEUMATICS 


0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

1.3000 

o.ouoo 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.7800 

187.2278 

0.7800 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. :09E1 12- HUMIDITY  SENSOR  09E113-FLOW  SENSOR 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

I 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

|  $ 

|  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

|  S 

1  HOURS  1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

100.2654 

0.7800 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

0.7800 

100.0428 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.30 00 

Caces  No. :09E1 14-RADIATION  SENSOR 

09E115-WIND  VELOCITY  SENSOR 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

0.7800 

45.5270 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

>iii 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

iflHBra  .iii 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

pHHK  .tit 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

ffiBBEi  .III 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

Bp®®!  .iii 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

IBIS  till 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

77.1150 

0.7800 

19 

0.7800 

45.5270 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09E1 16-PRESSURE 

SENSOR 

09E121 -DAMPER  CONTROLLER/ELECT. 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.^000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 . 3000 

0.0C00 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

2.6000 

287.2070 

2.6000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0 . 7800 

58.3000 

0 . 7800 

19 

1 .3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  4 

Caces  No. :09E131 -SIMPLEX  AIR  COHPR.,1  HP  111200-OVERHEAD  SERVICE,  SPLICE 


1  LABOR 
|  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT  I 
HOURS  I 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

*  6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

10 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

12 

7.5750 

1.0600 

7.5750 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

15 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1 .4628 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.6790 

6103.8298 

1.8395 

24 

7.5750 

1.0600 

7.5750 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :091 110-GAS  METER  091210-PIPE/FITTINGS,  STEEL/IRON 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

s 

1  HOURS 

YR 

HOURS 

[  i 

|  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

O.OOPI 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

O.OOl. 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3900 

98.5800 

0.3900 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :091220-PRESS.  REDUCING  VALVE,  .5" 

091230-PRESS.  REDUCING  VALVE,  2" 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

5 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

10 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.000'1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

15 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.2600 

19.0800 

0.2600 

16 

0.6240 

323.3000 

0.3120 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

21 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :092  '-OIL  STORAGE  TANK,  275  GAL. 

092120-OIL 

FILTER 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Z5 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

167 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. : 092130-FUEL  LEVEL  METER  092310-PIPE/FITTINGS,  COPPER 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

|  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

* 

1  HOURS 

1  ™ 

HOURS 

$ 

)  HOURS  1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5  1  1  ijili 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

i  ilili 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

!K 1  ME 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

1  I  1  1  1 

0.0000 

^ 1  ■ 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

SplBi  tail 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 1 » 1 1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

i  i 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

m  iji 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

;4teBi  i  i  i  iji 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

M  ifi 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

;lfnB*  1  i  i  iji 

mum  l'^EWk 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

620.1000 

'Ppil  i » i  iTi 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

HH!  1  ii  iTi 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

/JiliBi  1  i  i  ill 

22 

5.7356 

11.2148 

2.9601 

0.0000 

!»K  1  t  a  ala 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :093110-LPG  STORAGE  TANK,  1000  GAL 

093310-PIPE/FITNGS, STEEL/ IRON 

0.0000 

0.0000 

■Mil!! 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

r-mir  iTi 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

^^^■iWii  ii 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

i&rnmir  i  1 1 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

^^^■ipfi  i  1 1 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

iWi  1 1  i 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Ml^Bipii  i  i  i 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1  iji  1 1 

0.0000 

yilli^BiYi  i  i  i 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Ilili 

0.0000 

iSB^Wtri  m 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

^^^■7  1  a  • 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

^^^■7  iiin 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

i-BlBi  jTtJ  i 

wiiilHi  i  i  1 1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

MBi  iji  i  i 

iSmBi  ii  1 1 

0.0000 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

IAS^bT  1  ill  i» 

nfliBS  tiit 

0.0000 

i SsE* 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

SSSBi  iiii 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Hi]  1 1 1 1 

JGlilBi  i  1 1 1 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

^Hi]  m  I 

SBBi  (MI 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

IHi^Bil  till 

dll^li  Illl 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

O.OOOOl 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

SjKSiF 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

ra^ViWi  iTiii 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

BBBariTi  i 

0.0000 

0.0000 

£BiH 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

.SBWiffi  i 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

IB^Bipli  ii?  i 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

BHiwiii 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 0941 10- STEAM  CONVERTOR,  <300,000  094120-FLASH  TANK,  24  GAL. 


0.0000 

0.0000 

IlniHiWiTi  i  i 

1 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

yHBiYytt 

2 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

yUMBiYiii  i  ’i 

3 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

4 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

5 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

6 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

8 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

10 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

12 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

14 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

15 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

16 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

17 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

19 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

21 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

|i||B|9g|g 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

-mmm 

5.9800 

5.8936 

5.9800 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caccs  No. : 094130-STEAM  REG.  VALVE  2"  094150-COND.  METER,<300  #/HR. 


1  LA80R 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  * 

i  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

I  * 

1  HOURS  I 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

o.oooc 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

o.oooc 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250. 531 C 

3.900C 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

o.oooc 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

17 

1.9500 

626.9900 

1.9500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 094210-RADIATOR 

VALVE  1" 

094310-CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.  .-094320-BASEBOARD  RADIATION  10  FT 

094330- FINNED  RADIATOR, 

WALL  10  F 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 . 2000 

232.1400 

2.6000 

19 

5 . 2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0  0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :0961 10-SOLAR  PANEL,  3'  X  8'  0961 20 -SOLAR, STORAGE  TANK, 1000GAL 


I  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

|  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

!  * 

1  HOURS 

1  n 

!  HOURS 

|  S 

!  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

V ' 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

SHjHnrSKk 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.9000 

349.8000 

1.9500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

15.6000 

2194.2000 

7.8000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :096210-PIPE/FITTINGS,  PVC 

0981 11 -BOILER  GAS  250  KBTU/HR 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

43.5500 

319.0918 

43.5500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

■LI 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.2870 

0.0265 

0.2870 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

ii 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

44.3300 

319.0918 

44.3300 

0.0000 

0.0000 

lWi  1  i  i  «  i 

15 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

mii 

16 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

»W  1  MM 

17 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

»llB  Mil 

18 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.7041 

6.7575 

0.4955 

20 

44.3300 

319.0918 

44.3300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

Caces  No. :0981 12-BOILER  GAS  2000  KBTU/HR 

098113-BOILER  GAS  10,000  KBTU/HR 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

1 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

2 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

3 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

4 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

49.6600 

0.0000 

49.6600 

5 

45.7600 

0.0000 

45.7600 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

6 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

45.3700 

616.5808 

45.3700 

7 

47.7100 

3642 . 7006 

47.7100 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

8 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

9 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

53.4300 

0.0000 

53.4300 

10 

49.5300 

0.0000 

49.5300 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

11 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

12 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

13 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

48.4900 

616.5808 

48.4900 

14 

50.8300 

3642.7006 

50.8300 

49.6600 

0.0000 

49.6600 

15 

45 . 7600 

0.0000 

45.7600 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

16 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

17 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

18 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

19 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

58.8900 

616.5808 

58.8900 

20 

54.9900 

3642.7006 

54.9900 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

21 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

22 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

23 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

24 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

49.0100 

0.0000 

49.0100 

25 

45.1100 

0.0000 

45.1100 

170 


25  TEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :098121 -BOILER  COAL  40,000  KBTU/HR  098122-BOILER  COAL  100,000  KBTU/H 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

$ 

HOURS 

TR 

HOURS 

$ 

HOURS 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

1 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

2 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

3 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

4 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

5 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

6 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

7 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

8 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

9 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

10 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

11 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

12 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

13 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

14 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

15 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

16 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

17 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

18 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

1154.6600 

148400.0000 

332.7350 

19 

1439.2300 

276766.0000 

409.1750 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

20 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

21 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

22 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

23 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

24 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

25 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

Caces  No. :098131 -BOILER  OIL  250  K8TU/HR 

098132-BOILER  OIL  2000  KBTU/HR 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

1 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

2 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

3 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

4 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

5 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41 .9900 

6 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

59.2800 

222.5046 

59.2800 

7 

55.6400 

222.5046 

55.6400 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

8 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

9 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

10 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

11 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

12 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

13 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

58.6300 

222.5046 

58.6300 

14 

54.9900 

222.5046 

54.9900 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

15 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

16 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

17 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

18 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

19 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

58.6300 

222.5046 

58.6300 

20 

54.9900 

222.5046 

54.9900 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

21 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

22 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

23 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

24 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

25 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

Caces  No. :098133-BOILER  OIL  10,000  KBTU/HR  098141 -BOILER  GAS/OIL  2000  KBTU/H 


52.6500 

0.0000 

52.6500 

1 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

2 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

3 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

4 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

5 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

6 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

60.5800 

248.1566 

60.5800 

7 

52.7800 

382.0134 

52.7800 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

8 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

0 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

10 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

ii 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

12 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

13 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

59.9300 

248.1566 

59.9300 

14 

52.1300 

382.0134 

52.1300 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

15 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

16 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

17 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

18 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

19 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

59.9300 

248.1566 

59.9300 

20 

52.1300 

382.0134 

52.1300 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

21 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

22 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

23 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

24 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

25 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

171 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No.: 098142-BOILER  GAS/OIL  20000  KBTU  098151 -B01LR.PNEUMAT. COAL  SPREAD. 


1  LABOR 
|  HOURS 

MATERIALS 

EQUIPMENT 
;  HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

EQUIPMENT  1 
HOURS  | 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

1 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

55.1200 

6882.6118 

55.1200 

203.3200 

0.0000 

2 03.3200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

10 

221.7800 

1574.1000 

212.3550 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

11 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

12 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

13 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

54.4700 

6882.6118 

54.4700 

14 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

15 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

16 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

17 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

18 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

19 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

54.4700 

6882.6118 

54.4700 

20 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

21 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

22 

221.7800 

1574.1000 

212.3550 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

23 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

24 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

25 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

Caces  No. :098161 -ASH  HANDLING  SYSTEM  098171-FUEL  OIL  EQUIPMENT 


322.5300 

I  0.0000 

322.5300 

1  1 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

i  0.0000 

322.5300 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

tamiHi  mi 

323.4400 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

iHSiR  mii 

322.5300 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

1 7  it 

322.5300 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

332.1500 

1798.8200 

327.3400 

5.1090 

5.3000 

2.5545 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

12 

0.5200 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

13 

0.5200 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

14 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

15 

2.6000 

302.1000 

1.3000 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

16 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

17 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

18 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

10400.0000 

212000.0000 

2600.0000 

19 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

20 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

21 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

22 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

23 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

24 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

25 

5.1090 

5.3000 

2.5545 

Caces  No. :098181 -CHEMICAL 

FEED  SYSTEM 

098191 -FEED-WATER  SUPPLY 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

o 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

3.2500 

389.0200 

1.6250 

15 

28.6000 

2756.0000 

9.5333 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :0981A1 -DEAERATOR  0981B1 -BLOWOFF  SYSTEM 


I  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

15 

2.6000 

147.3400 

1.3000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

260.0000 

21200.0000 

65.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0981C1 -HOUSE  FURN.GAS  25KBTU/HR 

0981 C2- HOUSE  FURN.GAS  100KBTU/HR 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

1 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

5 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

6 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

8 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

9 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7.3580 

312.7000 

7.3580 

10 

7.4100 

374.1800 

7.4100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

11 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

12 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

13 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10.4000 

355.1000 

5.2000 

15 

20.8000 

471.7000 

10.4000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

17 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

18 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

20 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

21 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

22 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

23 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

24 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7.3580 

312.7000 

7.3580 

25 

7.4100 

374.1800 

7.4100 

Caces  No. : 098 1C3- HOUSE  FURN.GAS  200KBTU/HR  0981D1 -HOUSE  FURN.OIL  25KBTU/HR 


4.0300 

0.0000 

4.0300 

1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

6 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

8 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

9 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7.4100 

455.8000 

7.4100 

10 

8.7100 

444.1400 

8.7100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

11 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4 . 0300 

12 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

13 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1786.1000 

10.4000 

15 

10.4000 

848.0000 

5.2000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

17 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

18 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

20 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

21 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

22 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

24 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7.4100 

455.8000 

7.4100 

25 

8.7100 

444.1400 

8.7100 

173 


25  YEAR  COMPONENT  II STING:  ZONE  5 

Caces  No.  :0981D2-H0USE  FURN.OIL  100KBTU/HR  0981D3- HOUSE  FURN.OIL  200KBTU/HR 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

j  YR 

|  HOURS 

I  $ 

|  HOURS 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

6 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

9 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8.7100 

484.4200 

8.7100 

10 

8.7100 

567.1000 

8.7100 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

11 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

12 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

13 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1358.4960 

10.4000 

15 

20.8000 

1595.3000 

10.4000 

5.3300 

5.3300 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

17 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

18 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

19 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

21 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

22 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

24 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8.7100 

484.4200 

8.7100 

25 

8.7100 

567.1000 

8.7100 

Caces  No. :0981E1- HOUSE  FURN. ELECT  25KBTU/HR 

098 1E2- HOUSE  FURN. ELECT 

.  100KBTU 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

2 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

3 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

4 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

7 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

8 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1  a  ' 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6.2400 

212.0000 

6.2400 

6.2400 

305.2800 

6.2400 

1.9500 

mhhwhhiii:i 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

1.9500 

-  11 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

1.9500 

'  ,;1  m 1 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

1.9500 

10.4000 

601.0200 

5.2000 

15 

20.8000 

751.2750 

10.4000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

Mill 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

20 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

21 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

22 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6.2400 

212.0000 

6.2400 

6.2400 

305.2800 

6.2400 

Caces  No. :0981E3-H0USE  FURN. ELECT. 200KBTU/H 

0981 F0-CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 

1.9500 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

SUM  til 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

§i»  t  i  l 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

H  um 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

laB 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.2400 

392.2000 

6.2400 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.8000 

954.0000 

10.4000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0  0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

ril 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

■Ki  'il 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.2400 

392.2000 

6.2400| 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  Mo. : 0981 GO -BASEBOARD  RADIATION  10  FT  0981H0-FINNED  RADIATOR,  WALL  10  F 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

j  YR 

[  HOURS 

1  * 

|  HOURS  1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

o.oooc 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

232.1400 

2.6000 

19 

5.2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0981 IO-EXPANSION  TANK 

0981 J1 -STEAM  CONVERTOR, 

<300,000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

10 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0923 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

15 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

19 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

24 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0981K1- FLASH  TANK,  24  GAL. 

0981L0-STORAGE  TANK,  DHU 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

5 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

7 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

9 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

11 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

13 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

16 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

18 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

20 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

22 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

24 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  TEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :0981M1-IND.  FUR.,  GAS/OIL  500  HBU  0981 M2-INO.FURN. GAS/OIL  2000  MBTU 


MATERIALS  EQUIPMENT 

$  HOURS 


2.9900 

4.4200 

2.9900 

4.4200 

2.9900 

4.4200 

2.9900 

12.8700 

2.9900 

4.4200 

2.9900 

4.4200 

2.9900 

4.4200 

2.9900 

12.8700 

2.9900 

4.4200 

2.9900 

4.4200 

2.9900 

4.4200 

11.4400 

4.4200 

2.9900 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

584.1236 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

584.1236 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

584.1236 

0.0000 

0.0000 


2.9900 

3.7050 

2.9900 

3.7050 

2.9900 

3.7050 

2.9900 

7.9300 

2.9900 

3.7050 

2.9900 

3.7050 

2.9900 

3.7050 

2.9900 

7.9300 

2.9900 

3.7050 

2.9900 

3.7050 

2.9900 

3.7050 

7.2150 

3.7050 

2.9900 


1  LABOR 

1  HOURS 

MATERIALS  1 
*  1 

4.8100 

0.0000 

8.5800 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

8.5800 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

8.5800 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

15.2100 

1214.420 8 

4.8100 

0.0000 

8.5800 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

8.5800 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

8.5800 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

15.2100 

1214.4208 

4.8100 

0.0000 

8.5800 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

8.5800 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

8.5800 

0.0000 

11.4400 

1214.4208 

8.5800 

0.0000 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

8.5800 

4.8100 

8.5800 

4.8100 

8.5800 

4.8100 

15.2100 

4.8100 

8.5800 

4.8100 

8.5800 

4.8100 

8.5800 

4.8100 

15.2100 

4.8100 

8.5800 

4.8100 

8.5800 

4.8100 

8.5800 

11.4400 

8.5800 

4.8100 


Caces  No.:0981N0-SURGE  TANK,  1000  GAL 


098411-PIPE/FITTINGS,  ST. 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

1574.1000 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

O.OOOn 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.ooon 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. : 098414-PIPE  INSULATION  098421-GATE  VALVE,  3/8"  -  1  1/2" 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

I  TR 

|  HOURS 

|  $ 

|  HOURS  j 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

J.0000 

0.0000 

0.0000 

;.*V; 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.5119 

0.4452 

1.5119 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

:■  Z 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.2600 

17.9140 

0.2600 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.: 098422 -GATE  VALVE,  2"  -  3" 

098428-DRAIN  VALVE 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

iHiXrKlil 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

19 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

Caces  No.: 098429- RADIATOR 

VALVE  1" 

09842A- PRESSURE  REDUCER 

VALVE  2" 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

O.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4300 

20.2248 

0.7150 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No.: 098437- STEAM  TRAP,  F  &  T,  <1"  09843A-PIPE  INSULATION 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

I  LABOR 

1  MATERIALS 

i  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

1  yr 

[  HOURS 

!  * 

HOURS 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1  1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .3000 

75.7052 

1 .3000 

10 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .3000 

75.7052 

1.3000 

19 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.: 098441 -CIRCULATION  PUMP,  <  1  HP 

098442-CIRCULATION  PUMP 

5  HP 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

3 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

5 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

U 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

7 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

8 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

9 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

10 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

11 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

12 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

15 

4.1990 

1272.0000 

2.0995 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

16 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

17 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

18 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

20 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

21 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

24 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

25 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

Caces  No.: 098446- CONO.  RCVR.,  10  -  15 

GAL. 

0991 11 -A/C  DX  PACKAGE  5T 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

3 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1.9487 

5 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

6 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

9 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1.9487 

10 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

12 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

3.6400 

0.0000 

3.6*00 

3.9962 

37.1212 

3.9962 

15 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

16 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

17 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

3.6400 

0.0000 

3.64 00 

15.6000 

1908.0000 

7.8000 

19 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

24.4400 

2592.2300 

24.4400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1.9487 

24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :0991 12-A/C  OX  PACKAGE  20T  099113- A/C  DX  PACKAGE  SOT 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

!  S 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

5 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

8 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

9 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

10 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

12 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

13 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

14 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

15 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

16 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

17 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

18 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

30.0300 

9018.5330 

30.0300 

20 

35.2300 

27255.1546 

35.2300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

23 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. :0991 21 -A/C  WINDOW  IT 

099122-A/C 

WINDOW  2T 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

2 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

3 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

4 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

5 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

6 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

7 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

8 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

9 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

10 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

11 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

12 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

o.ooco 

1.6900 

13 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

o.rooo 

1 .6900 

14 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.(000 

1.6900 

15 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

2  9900 

1 . 7702 

2.9900 

16 

2.9900 

1.7702 

2.9900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

17 

1.6900 

0.0000 

1.69.  0 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

18 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

19 

1.6900 

0.0000 

1.69C0 

5.9800 

530.0000 

5.9800 

20 

6.5000 

742.0000 

6.5000 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

21 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

22 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

23 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

24 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

25 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

Caces  No. :099131 -A/C  PAD  MTD.  4T 

099132-A/C 

PAD  MOUNTED  20  TON 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

2 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

3 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

4 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

5 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

6 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

7 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

8 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

9 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

10 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

11 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

12 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

13 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

14 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

15 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6.2400 

8.8510 

6.2400 

16 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

17 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

18 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

19 

20.4100 

7950.0000 

6.8033 

6.5000 

1484.0000 

3.2500 

20 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

21 

9.2300 

0.000 

9.2300 

4.9400 

0 . 0000 

4.9400 

22 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

23 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

24 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

25 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

?*;  yfab  rnMPmiFUT  i  7hijf  *> 

Caces  No. :099141 -CHILLER-AIR  COOL  RECIP.20T  099142-CHILLER  AIR  COOL  REC.50T 


j  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

!  HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

1 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

2 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

3 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

4 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

5 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

6 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

7 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

8 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

.  * 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

- 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

15 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

16 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

17 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

18 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

19 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

42.3800 

5119.8000 

21.1900 

20 

52.5200 

11395.0000 

22.1650 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

21 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

22 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

23 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

24 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

25 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

Caces  No. :099143-CHILLER  AIR  COOL  REC 

100T 

099144-CHILLER-AIR  COOL 

RECIP.  5T 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

1 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

2 

12.0900 

0 . 0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

3 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

4 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

5 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

6 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

7 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

8 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

9 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

10 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

11 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

12 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

13 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

14 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

15 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

16 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

17 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

18 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

19 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

52.5200 

29309.0000 

20.1175 

20 

31.9800 

2003.4000 

31.9800 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

21 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

23 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

24 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

25 

12.0900 

0.0000 

12.0900) 

Caces  No. : 0991 45 -CHILLER  AIR  COOL  REC 

10T 

099146-CHILLER  AIR  COOL 

REC.  15T 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

2 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

3 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

4 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

5 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

6 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

8 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

9 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

10 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

13 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

14 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

15 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

16 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

18 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

19 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

42.1200 

3879.6000 

21.0600 

20 

47.3200 

9068.3000 

23.6600 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

21 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

22 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

23 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

24 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

25 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

180 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :099151-CHILLER  WAT. COOL  REC.20T  099152-CHILLER  WAT. COOL  REC.50T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

|  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

|  % 

|  HOURS 

1  « 

l  HOURS 

* 

HOURS  1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

2 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

5 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

33.2800 

4778.4800 

16.6400 

20 

40.8200 

11236.0000 

17.3983 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

22.7500 

o.ooto 

11.3750 

Caces  No.  .-099153-CHILLER  WAT. COOL  REC 

o 
o 
— 1 

099154-CHILLER  WAT.  COOL  REC.  10T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

o.eooo 

11.3750 

13 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

40.8200 

29044.0000 

15.8925 

20 

30.6800 

3392.0000 

15.3400 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

Caces  No. : 0991 55 -CHILLER  WAT. COOL  REC 

200  T 

099161-CHILL.  HERMETIC  CENT.  100T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

40.8200 

44096.0000 

15.8925 

20 

49.9200 

22331.0200 

24.9600 

22 . 7500 

0.0000 

11.3750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

181 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :099162-CHILL.  HERMETIC  CENT.  300T  099163-CHILL.  HERMETIC  CENT.  900T 


|  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

| 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  « 

|  HOURS 

1  t 

|  HOURS  1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

1  1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.575C 

33.150C 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

■  9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

HI 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

49.4000 

66569.0600 

24.7000 

20 

49.9200 

199283.1800 

24.9600 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No.: 0991 71 -CHILL.  OPEN  CENT.  300T 

099172-CHILL.  OPEN  CENT 

900 T 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

la 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

ii 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

12 

33.1500 

0.0000 

-.6.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

114.6600 

66569.0600 

57.3300 

20 

49.9200 

199283.1800 

24.9600 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No. :099181-CHILL.08L 

.BNDL .  HERM. 

100T 

099182-CHILL. DBL. BNDL.  HERM.300T 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

4 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

5 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

6 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

7 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

8 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

9 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

10 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

15 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19. 1750 

16 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

19 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

55.1200 

22596.0200 

27.5600 

20 

71.7600 

95666.0600 

35.8800 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

23 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

24 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

38.3500 

0.0000 

19.1750 
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?5  YEAR  rrWPnUFMT  I  T^Tlwr,-  7fUJF  s 

Caces  No.  :099183-CHILL.DBL .8NDL.  HERM.900T  099191-CHIU.  ONE  STG.  ABS.  100T 


1  LABOR 
!  HOURS 

1  MATERIALS 
* 

1  EQUIPMENT 
|  HOURS 

«. 

[  LABOR 
HOURS 

MATERIALS 

!  EQUIPMENT  1 
[  HOURS  I 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

4 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

5 

113.75  00 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

6 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

7 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

8 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

9 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

10 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

15 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

16 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

19 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

104.1300 

199760.1800 

52.0650 

20 

122.3300 

7632.0000 

61.1650 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

23 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

24 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

Caces  No. : 099192 -CHILL.  ONE  STG.  ABS.  300T  099193-CHILL.  ONE  STG.  ABS.  900T 


16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

7 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

8 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

9 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

10 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

11 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

12 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

15 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25.3500 

7632.0000 

12.6750 

20 

25.3500 

7632.0000 

12.6750 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

Caces  No. :0991 A1 -CHILL .  TWO  STG.  ABS.  300T  0991A2-CHILL .  TWO  STG.  ABS.  900T 


16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

7 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

8 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0 . 0000 

8.3850 

9 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

10 

15.6000 

0.0000 

7  8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

11 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

12 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

15 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

25.3500 

7632.0000 

12.6750 

20 

24.1800 

7632.0000 

12.0900 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

15.6000 

0.0000 

7.8000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :0991B1 -AIR  COOLED  CONDENSER  5T  0991B2-AIR  COOLED  CONDENSER  20T 


I  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

!  LABOR 

I  MATERIALS 

[  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  j 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

1  1 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.340C 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

8 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

9 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

10 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

11 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

12 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

13 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

14 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

16 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

17 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

18 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

19 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

8.8400 

464.2800 

8.8400 

20 

8.8400 

557.5600 

4.4200 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

21 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

22 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

23 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

24 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

25 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

Caces  No. :0991B3-AIR  COOLED  CONDENSER 

50T 

0991B4-AIR 

COOLED  CONDENSER  100T 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

1 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

3 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

5 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

6 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

7 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

8 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

9 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

10 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

11 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

12 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

0.0000 

2.0800 

13 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

14 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

15 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

16 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

17 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

18 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

19 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

10.6600 

650.8400 

5.3300 

20 

10.6600 

2597.0000 

5.3300 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

21 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

22 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

23 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

24 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

25 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

Caces  No. :0991C1 -COOLING  TOWER  50T 

0991 C2- COOLING  TOWER  100T 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

1 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

2 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

3 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

5 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

6 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

7 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

8 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

9 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

10 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

11 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

12 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

13 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

14 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

15 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

16 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

17 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

18 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

19 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

9.7500 

1209.4600 

4.8750 

20 

19.3700 

1209.4600 

9.6850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

21 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

22 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

23 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

24 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

25 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

184 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :0991C3-C0OLING  TOWER  300T  0991 C4- COOLING  TOWER  WOT 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

(  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

!  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  »» 

|  HOURS 

1  i 

1  HOURS 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

1 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

2 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

3 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

4 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

5 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

6 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

7 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

8 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

9 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

10 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

11 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

12 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

13 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

15 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

16 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

17 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

18 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

19 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

21.7100 

2513.2600 

10.8550 

20 

23.1400 

2513.2600 

11.5700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

21 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

22 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

23 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

24 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

25 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

Caces  No. :0991D1-EVAPORATIVE  CONDENSER  20T 

0991D2-EVAPORATIVE  CONDENSER  100T 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

1 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

2 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

3 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

4 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

5 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

6 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

7 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

8 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

9 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

10 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

11 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

12 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

13 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

14 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

15 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.  ■'200 

0.0000 

4.1600 

16 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

18 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

19 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

20.2800 

794.4700 

10.1400 

20 

25.6100 

1286.5750 

12.8050 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

21 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

22 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

23 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

24 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

25 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

Caces  No. :0991D3-EVAP0RATIVE  CONDENSER  300T 

0991E0-EXPANSION  TANK 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

5 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

10 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

15 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

19 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

15.0800 

2268.1350 

7.5400 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

24 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :0991 FI -REFRIG.  FAN  COIL  IT  0991F2-REFRIG.  FAN  COIL  3T 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

i  EQUIPMENT 

1 

|  LABOR 

|  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  ™ 

1  HOURS 

|  s 

HOURS  I 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1  1 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

■f 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2.2100 

53.0000 

2.2100 

20 

2.2100 

93.2800 

2.2100 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

Caces  No. :0991F3- REFRIG.  FAN  COIL  5T 

099411-PIPE/FITTINGS  ST 

&  C.I. 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.6500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

IMII 

0.6500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

:s®$»  ' 

0.6500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

I  III  1 

0.6500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

2.2100 

196.1000 

2.2100 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 099412-PIPE/FITTINGS,  COPPER 

099413-PIPE  AND  FITTINGS,  PVC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0848 

0.1846 

10 

0.8190 

4.0704 

0.8190 

!§§»  'I'M1 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

t'2 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

mm.  ee 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.5510 

51.0072 

2.7755 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

6.0190 

29.5104 

6.0190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

241.8000 

8321.0000 

120.9000 

186 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. : 099421 -GATE  VALVE,  3/8"  -  1  1/2"  099422-GATE  VALVE.  2»-3" 


I  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

[  S 

|  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3536 

0.4452 

0.3536 

10 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

19 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :099428-DRAIN  VALVE 

099434 -PI PE  INSULATION 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

15 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

19 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.  :09<?',4i- CIRCULATOR  pum P,  <  1 

HP 

099442-5  TON  CHILLER  A CH  RECIP 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

3 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

,.7596 

0.6955 

5 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

6 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

7 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

8 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

9 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

10 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

11 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

12 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

15 

15.6000 

1272.0000 

7.8000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

16 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

17 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

18 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

20 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

21 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

24 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

25 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

187 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :09A111-MULTI-Z0NE  6500  CFM  09A1 12-MULT I -ZONE  10,000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

1  * 

HOURS 

1  VR 

HOURS 

* 

|  HOURS 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

1 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

2 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

3 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

4 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

5 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

6 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

63.8576 

4.5500 

8 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

8.7100 

90.5452 

5.3300 

10 

8.7100 

106.1060 

5.3300 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

11 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

12 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

13 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

14 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

36.4000 

5997.4800 

9.1000 

15 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

16 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

17 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

18 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

19 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

20 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

21 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

22 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

23 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

24 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

8.7100 

90.5452 

5.3300 

25 

8.7100 

106.1060 

5.3300 

Caces  No. :09A1 13-MULTI -ZONE  25,000  CFM 

09A114-MULTI -ZONE  50,000  CFM 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

1 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

2 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

3 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

4 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

5 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

6 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

8 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

9 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

9.1000 

205.8308 

5.4600 

10 

9.4900 

277.6564 

5.8500 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

11 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

12 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

13 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

14 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

15 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

16 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

17 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

18 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

19 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

20 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

21 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

22 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

23 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

24 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

9.1000 

205.8308 

5.4600 

25 

9.4900 

277.6564 

5.8500 

Caces  No. :09A1 15-HULTI -ZONE  2500  CFM  09A121-DUAL  DUCT  6500  CFM 


7.1500 

53.2120 

4.5500 

1 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

2 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

3 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

4 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

5 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

6 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

8 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

9 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

10 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

11 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

12 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

13 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

14 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

15 

36.4000 

5997.4800 

9.1000 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

16 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

17 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

18 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

19 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8.7100 

74.8996 

5.3300 

20 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

21 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

22 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

23 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

24 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

25 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

188 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :09A122-DUAL  DUCT  "0,000  CFM  09A123-DUAL  DUCT  25,000  CFM 


I  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

1 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

2 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

3 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

4 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

5 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

6 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

9 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

10 

8.9700 

203.7956 

5.3950 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

11 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

12 

7.4100 

150.7956 

4.875C 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

13 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

14 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

15 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

16 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0800 

84.5032 

4.4850 

17 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

18 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

19 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

20 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

21 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

22 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

23 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

24 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

25 

8.9700 

203.7956 

5.3950 

Caces  No.  :09A124-DUAL  DUCT  50,000  CFM  09A131-3  DIC. MULTI  ZONE  6500  CFM 


7.8000 

171.6564 

5.2650 

1 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

2 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

3 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

4 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

6 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

9 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9.3600 

277.6564 

5.7850 

10 

8.7100 

90.5240 

5.3300 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

11 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

12 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

13 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

14 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

15 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

16 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

17 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

18 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

19 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

20 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

21 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

22 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

23 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

24 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9.3600 

277.6564 

5.7850 

25 

8.7100 

90.5240 

5.3300 

Caces  No. :09A132-3  DK. MULTI  ZONE  10,000  CFM 

09A133-3  DK.MULTI  ZONE  25,000  CFM 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

1 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84 . 5032 

4.5500 

2 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

3 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

4 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

5 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

6 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

8 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

9 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

8.7100 

106.1908 

5.3300 

10 

9.1000 

181.3448 

5.7200 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

11 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

12 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

13 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

14 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

15 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

16 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

17 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

18 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

19 

7.5400 

128.3442 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

20 

7.5400 

128.3448 

4.940C 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

21 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

22 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

23 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

24 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

8.7100 

106.1908 

5.3300 

25 

9.1000 

181.3448 

5.7200 

189 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :09A134-3  OK. MULTI  ZONE  50,000  CFM  09A141-D.D.  VARI.VOL.  6500  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

$ 

l  HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS  | 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

1 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

2 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

3 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

4 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

5 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

6 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

8 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

9 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

9.4900 

257.7496 

6.1100 

10 

8.5800 

90.5452 

4.2900 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

11 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

12 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

13 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

14 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

15 

39.0000 

6572.0000 

9.7500 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

16 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

17 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

18 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

19 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

20 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

21 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

22 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

23 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

24 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

9.4900 

257.7496 

6.1100 

25 

8.5800 

90.5452 

4.2900 

Caces  No. :09A142-D.D.  VAR I .VOL. 10000  CFM 

09A143-D.D 

VAR I .VOL. 25000  CFM 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

1 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

2 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

3 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

4 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

5 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

6 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

8 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

9 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

8.5800 

106.1908 

4.2900 

10 

8.9700 

195.6972 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

mm  Eg 

11 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

12 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

Eg 

13 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

14 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

46.8000 

8904.0000 

11.7000 

15 

83.2000 

16960.0000 

20.8000 

7.0200 

84.5032 

16 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

1 ;  i  iTJ 

17 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

1 .  i  n 

18 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

19 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

20 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

21 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

22 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

23 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

24 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

8.5800 

106.1908 

4.2900 

25 

8.9700 

195.6972 

4.4850 

Caces  No. :09A144-0.0.  VAR 

.VOL. 50000  CFM 

09A145-D.D. 

VARI.VOL.  10Q,000CFM 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

1 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

2 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

3 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

4 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

5 

7.8000 

787.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

6 

7.80C' 

28i .°2C8 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

8 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

9 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

9.3600 

216.5580 

4.6800 

10 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

11 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

12 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

13 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

14 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

115.7000 

29680.0000 

28.9250 

15 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

16 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

17 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

18 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

19 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

20 

9.3600 

389.7408 

4.2900 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

21 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

22 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

23 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

24 

7.8000 

287.980 8 

3.9000 

9.3600 

216.5580 

4.6800 

25 

7.8000 

287.9808 

3.9000 
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?*5  YFAD  rCWPrUJFUT  l  I^TIWfi*  7CMF  5 

Caces  No.  .-09A151 -VARIABLE  VOLUME  6500  CFM  09A152-VAR1ABLE  VOLUME  10000  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

7.8000 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

•;V  KkS-. ' . 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

15 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

7.8000 

25 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

Caces  No. :09A153-VARIABLE 

VOLUME  25000  CFM 

09A 154- VAR I ABLE  VOLUME  50000  CFM 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

148.1668 

4.0950 

10 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

15 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

22 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

148.1668 

4.0950 

25 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

Caces  No. :09A161 - fERM.  REHEAT  6500  CFM 

09A162-TERM.  REHEAT  10000  CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8 

7.0200 

84 . 5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

11 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4 . 4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

17 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 
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PS  YF AB  rnMPTMJFUT  I  ICTTUfi*  7HIIP  S 

Caces  No. :09A163-TERM.  REHEAT  25000  CFM  09A164-TERM.  REHEAT  50000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  | 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4. 8750 

2 

7.800C 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150. 7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.875C 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

,'v'vv. 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150  7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

17 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4,8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No. :09A171-2  PIPl.  INDUCTION  6500  CfM 

09A172-2  PIPE  INDUCTION 

10000  CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

90.5452 

5.2650 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

68.8576 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

i  7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

17 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A173-2  PIPE  INDUCTION  25000  CFM 

09A174-2  PIPE  INDUCTION 

50000  CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.265C 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

11 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.26.-0 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

17 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.26c0 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5 . 265 T 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5  2650 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING-  ZONE  5 

Caces  No. :09A181-4  PIPE  INDUCTION  6500  CFN  09.'182-4  PIPE  INDUCTION  10000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

I  * 

|  HOURS 

1  *R 

1  HOURS 

I  * 

|  HOURS  | 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

20 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A183-4  PIPE  INDUCTION  25000  CFM 

09A184-4  PIPE  INDUCTION 

50000  CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

20 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No. :09A191 -2  PIPE  FAN  COIL  200  CFM 

09A192-2  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6  3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.04  00 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

20 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

193 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :09A193-2  PIPE  FAN  COIL  600  CFM  09A194-2  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 


1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

2.6000 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 


MATERIALS 

$ 


6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

59.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 


EQUIPMENT 

HOURS 


1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1 .0400 
1.0400 
1 . 0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
2.6000 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 


1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

2.6000 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 


MATERIALS 

S 


6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

59.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 


EQUIPMENT 

HOURS 


1.0400 
1.0400 
1 .0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 


1.0400 

2.6000 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 


Caces  No. :09AlA1 -4  PIPE  FAN  COIL  200  CFM 


09A1A2-4  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 


1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

.0400 

.0400 

.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

2.6000 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 


6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

59.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 


1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400  ■ 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
2.6000 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 


1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1 .0400 
1.0400 
.0400 
.0400 
.0400 
.0400 
.0400 
.0400 
.0400 
.0400, 
1.0400 
2.60001 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 
1.0400 


6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

59.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 

6.3600 


1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

2.6000 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

1.0400 


Caces  No. :09A1A3-4  PIPE  FAN  COIL  600  CFM 


09A1A4-4  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 


1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

20 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.04  00 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.04  00 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

194 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :09A181-UN!T  VENT  400  CFM  09A182-UNIT  VENT  1200  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  * 

!  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS  | 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

2 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

15 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

20 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

23 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

Caces  No. :09A1C1-SIN.ZONE 

DRAW  THRU  6500CFM 

09A1C2-SIN 

.ZONE  DRAU  THR . 10000CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

20 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A1C3-SIN.ZONE 

DRAW  THR.25000CFM 

09A1C4-SIN 

ZONE  DRAU  THR.50000CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

17 1.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

20 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

195 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :09A1C5-SIN.ZONE  DRAUTHRU  1000CFM  09A1C6- SIN. ZONE  DRAUTHRU  2500CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

!  ™ 

|  HOURS 

1  * 

(  HOURS  | 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

1 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.020C 

16.1756 

7.020C 

2 

7.020C 

53.2120 

4.4850 

7. 0200 

16.1756 

7.0200 

3 

7.0200 

53.212C 

4.4850 

7.020C 

16.1756 

7.0200 

4 

7.020C 

53.212C 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

5 

7. 0200 

53.212C 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

6 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

8 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

9 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

8.5800 

37.8632 

8.5800 

10 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

11 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

12 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

13 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

14 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

15 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

16 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.8000 

1272.0000 

3.9000 

17 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

18 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

19 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

20 

8.5800 

74.8996 

5.2650 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

21 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

22 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

23 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

24 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

25 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

Caces  No. :09A1D1 -UNIT  HEATER  400  CFH 

09A1D2-UNIT  HEATER  1200 

CFH 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

.vjjTj 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

^^B  S » * 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 1 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

^^B  In  1 1 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

^^B  Tn  1 1 

1.5900 

1.8200 

12 

H  Ip  1 1] 

1.5900 

1.8200 

it?  *  I 

1.5900 

1.8200 

13 

.Wijr] 

1.5 900 

1.820 0 

^^B  Ifc  1  1 

1.5900 

1.8200 

14 

1.5900 

1.8200 

ucpkfil  Ip  1 1 

1.5900 

1.8200 

15 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

^ "^>p"T^ 

1.5900 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

ifS  i 

1.5900 

1 .8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

^^B  ifi  1 1 

1.5900 

18 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

^^B  "  i 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.8600 

54.5900 

20 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

1.8200 

1.5900 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

22 

1.8200 

1.5900 

1.6200 

1.8200 

1.5900 

23 

1.82 JO 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

24 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

25 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

Caces  No. :09A103-UNIT  HEATER  4000  CFH 

09A1D4-UNIT  HEATER  8000 

CFM 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200| 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

?«*■»  .T-  l  1  1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1 .8200 

1.5900 

pi*y  I 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1.5900 

Hli'!  1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

15 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1 . 8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.8600 

128.7900 

2.8600 

20 

2.8600 

160.5900 

2.8600 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

23 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

196 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :09A1D5-GASFIRED  RADIANT  HTR  SOMBH  09A1E1 -HEAT  PUMP  5T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

|  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  * 

(  HOURS 

1  *R 

|  HOURS 

1  HOURS  1 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

11 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

3.6400 

0.0GC0 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

19 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

20 

27.0400 

4802.2982 

27.0400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

3.6400 

0.0000 

3.64 00 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

Caces  No. :09A1E2-HEAT  PUMP  10T 

09A1E3-HEAT  PUMP  25T 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

5 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

8 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

9 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

10 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

12 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

13 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

14 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

15 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

16 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

17 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

18 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

32.6300 

9088.0902 

32.6300 

20 

35.2300 

23751.0702 

35.2300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

23 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. :09A1E4-HEAT  PUMP  IT 

09A1G1-DUCTC0IL  1-ROW  H. 

W. 12X24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

2 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

4 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

5 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

6 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

7 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

8 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

9 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

21.3200 

262.8906 

21.3200 

10 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

12 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

13 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

14 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

16 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

17 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

18 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

19 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

5.5380 

1272.0000 

2.7690 

20 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

21 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

22 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

23 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

24 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.64 00 

25 

2.3400 

80.5600 

1.1700 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING*  7 ONE  5 

Caces  No.: 098211 -FORCE  DRAFT  FAN  10,000  CFM  09B212-IND  DRAFT  FAN  10000  CFH 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

I 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

|  EQUIPMENT 

]  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  Y  R 

1  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4. 4200 

2 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

3 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

5 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

6 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

7 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

8 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

9 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

10 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

12 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

13 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

14 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

15 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

16 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

17 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

18 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

19 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

26.0000 

2851.4000 

6.5000 

26.0000 

2929.8400 

6.5000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

■1 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

Caces  No. :09C1 11 -EXHAUST  FAN  <200  CFM 

09C1 12-EXHAUST  FAN,  1000  CFM 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

i 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

10 

2.3400 

21.6876 

2.3400 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7150 

22.5568 

0.7150 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.2500 

41.5838 

3.2500 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

20 

5.2000 

296.8000 

2.6000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

23 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C1 13-EXHAUST  FAN  10,000  CFM 

09C1 14-EXHAUST  FAN  25,000  CFM 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

2 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

3 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

5 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

6 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

7 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

8 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

9 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

10 

5.9800 

120.3524 

2.9900 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

12 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

13 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

14 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

15 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

16 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

17 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

18 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

26.0000 

1805.1800 

6.5000 

19 

26.0000 

4112.8000 

6.5000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

20 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

21 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

22 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

23 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

24 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

25 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

198 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :09C1 15-EXHAUST  FAN  50,000  CFM  09C1 16- EXHAUST  FAN,  5000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  ™ 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5.9800 

173.3524 

5.2000 

10 

2.6000 

21.6876 

1.9500 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

13 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

32.5000 

5406.0000 

8.1250 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

20 

15.6000 

1632.4000 

7.8000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

22 

1.3 000 

0.0000 

1.3 000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C121-AIR  CURTAIN,  1000  CFM 

09C210-METAL  FLUE/CHIMNEY 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

’6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

17 

9.1000 

124.0200 

4.5500 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :O9D510-ROOM  HUMIDI F IER, FLOOR 

TYPE 

09E 111- THERMOSTATS/PNEUMAT I CS 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.7800 

187.2278 

0.7800 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :09E1 12-HUMIDITY  SENSOR  09E113-FLOW  SENSOR 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

1  * 

j  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

!  $ 

|  HOURS  I 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

0.7800 

100.2654 

0.7800 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No.  :09E1K-RADIATI0N  SENSOR 

09E1 15-WIND  VELOCITY  SENSOR 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

10 

0.7800 

45.5270 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

77.1150 

0.7800 

20 

0.7800 

45.5270 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09E1 16-PRESSURE 

SENSOR 

09E121 -DAMPER  CONTROLLER/ELECT. 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

2.6000 

287.2070 

2.6000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

58.3000 

0.7800 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1  *000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

200 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  5 

Caces  No. :09E 131 -SIMPLEX  AIR  COMPR.,1  HP  111200-OVERHEAD  SERVICE,  SPLICE 


I  LABOR 
|  HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT  1 
HOURS  I 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

10 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

12 

7.5750 

1.0600 

7.5750 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

15 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

24 

7.5750 

1.0600 

7.5750 

3.6790 

6103.8298 

1.8395 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. :091110-GAS  METER  091210-PIPE/FITTINGS,  STEEL/IRON 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  % 

1  HOURS 

j  YR 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

i  1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3900 

98.5800 

0.3900 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :091220-PRESS.  REDUCING  VALVE,  .5" 

091230-PRESS.  REDUCING  VALVE,  2" 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

5 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.cooo 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2600 

19.0800 

0.2600 

0.6240 

323.3000 

0.3120 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

19 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

24 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0921 10-OIL  STORAGE  TANK,  275  GAL. 

092120-OIL 

FILTER 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.1040 

3.3920 

0.10401 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.1040 

3.3920 

0.1040 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  .ZONE  6 

Caces  No. : 092130- FUEL  LEVEL  METER  092310-PIPE/FITTINGS,  COPPER 


1  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

s 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

jjjjgBB 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

620.1000 

1 .3000 

20 

5.7356 

11.2148 

2.9601 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

25 

55.5100 

1113.0000 

27.7550 

Caces  No. :0931 10-LPG  STORAGE  TANK,  1000  GAL  093310-PIPE/FITNGS, STEEL/IRON 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.cooo 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0941 10-STEAM  CONVERTOR,  <300,000 

094120-FLASH  TANK,  24  GAL. 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

2 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

o.ooro 

0.0923 

4 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5.9410 

5.8r36 

5.9410 

5 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

6 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

8 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

10 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

12 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

14 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

15 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

16 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

18 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

20 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

C.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

22 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

24 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

25 

5.9800 

5.8936 

5.9800 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. : 094130-STEAM  REG.  VALVE  2"  094150-COND.  METER, <300  #/HR. 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

|  s 

1  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

3 

O.OOOC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

o.oooc 

4 

1.300C 

0.0000 

1 . 3000 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.531C 

3.900C 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

7 

O.OOOC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

O.uOOO 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

12 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

'  .9500 

626.9900 

1.9500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 094210-RADIATOR 

VALVE  1" 

094310-CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.: 094320 -BASEBOARD  RADIATION  10  FT 

094330- FINNED  RADIATOR, 

WALL  10  F 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 . 2000 

232.1400 

2.6000 

20 

5.2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. : 096110-SOLAR  PANEL,  3'  X  8'  0961 20- SOLAR, STORAGE  TANK, 1000GAL 


1  LABOR 

1  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

* 

EQUIPMENT 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

O.OOCO 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

o.ooou 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.9000 

349.8000 

1.9500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

15.6000 

2194.2000 

7.8000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :096210-PIPE/FITT INGS,  PVC 

0981 11 -BOILER  GAS  250  KBTU/HR 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

43.5500 

319.0918 

43.5500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.2870 

0.0265 

0.2870 

10 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

44.3300 

319.0918 

44.3300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.7041 

6.7575 

0.4955 

20 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

43.5500 

319.0918 

43.5500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

Caces  No. :0981 12-BOILER  GAS  2000  KBTU/HR  098113-BOILER  GAS  10,000  KBTU/HR 


38.6100 

0.0000 

38.6100 

1 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

2 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

3 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

4 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

49.6600 

0.0000 

49.6600 

5 

45.7600 

0.0000 

45.7600 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

6 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

45.3700 

616.5808 

45.3700 

7 

47.7100 

3642.7006 

47.7100 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

8 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

9 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

53.4300 

0.0000 

53.4300 

10 

49.5300 

0.0000 

49.5300 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

11 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

12 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

13 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

48.4900 

616.5808 

48.4900 

14 

50.8300 

3642.7006 

50.8300 

49.6600 

0.0000 

49.6600 

15 

45.7600 

0.0000 

45.7600 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

16 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

17 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

18 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

19 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

52.7800 

0.0000 

52.7800 

20 

48.8800 

0.0000 

48.8800 

45.3700 

616.5808 

45.3700 

21 

47.7100 

3642.7006 

47.7100 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

22 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

23 

41 .6000 

0.0000 

41.6000 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

24 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

49.0100 

0.0000 

49.0100 

25 

45.1100 

0.0000 

45.1100 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. :098121 -BOILER  COAL  40,000  KBTU/HR  098122-BOILER  COAL  100,000  KBTU/H 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

j  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  « 

|  HOURS 

j  $ 

1  HOURS 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

1 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

2 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

1 03 .61 OC 

0.0000 

69. 485 C 

3 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.260C 

0.0000 

70.1350 

4 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.260C 

0.0000 

70.1350 

5 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

6 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

7 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

8 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

9 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

10 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

11 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

12 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

13 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

14 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

15 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

16 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

17 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

18 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

19 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

1154.0100 

148400.0000 

332.0850 

20 

1438.5800 

276766.0000 

408.5250 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

21 

125.4500 

0.0000 

80.7500 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

22 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

23 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

24 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

25 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

Caces  No. :098131 -BOILER  OIL  250  KBTU/HR 

098132-BOILER  OIL  2000  KBTU/HR 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

1 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

2 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

3 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

4 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

5 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

6 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

59.2800 

222.5046 

59.2800 

7 

55.6400 

222.5046 

55.6400 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

8 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41 .9900 

9 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

10 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41 .9900 

11 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

12 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

13 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

58.6300 

222.5046 

58.6300 

14 

54.9900 

222.5046 

54.9900 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

15 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

16 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

17 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

18 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

19 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

20 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

59.2800 

222.5046 

59.2800 

21 

55.6400 

222.5046 

55.6400 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

22 

47.7100 

0 . 0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

23 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

24 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

25 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

Caces  No. -.098133-BOILER  OIL  10,000  KBTU/HR 

098141-BOILER  GAS/OIL  2000  KBTU/H 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

1 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

2 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

3 

43 . 2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

4 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

5 

43.94 00 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

6 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

60.5800 

248.1566 

60.5800 

7 

52.7800 

382.0134 

52.7800 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

8 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

9 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

10 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

11 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

12 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

13 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

59.9300 

248.1566 

59.9300 

14 

52.1300 

382.0134 

52.1300 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

15 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

16 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

17 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

18 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

19 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

20 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

60.5800 

248.1566 

60.5800 

21 

52.7800 

382.0134 

52.7800 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

22 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

23 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

24 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

25 

43.2900 

0.0000 

43.2900 
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ypad  rnMpnuFUT  i  icnur.*  7nuF  A 

Caces  No. : 098142-BOILER  GAS/OIL  20000  KBTU  098151 -BOILR.PNEUMAT .COAL  SPREAD. 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  ™ 

1  HOURS 

1  S 

|  HOURS  1 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

1 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

2 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

3 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

4 

202.930C 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

5 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

6 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

55.1200 

6882.6116 

55.1200 

7 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

8 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

9 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

10 

221.7800 

1574.1000 

212.3550 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

11 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

12 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

13 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

54.4700 

6882.6118 

54.4700 

14 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

15 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

16 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

17 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

18 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

19 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

20 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

55.1200 

6882.6118 

55.1200 

21 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

22 

221.7800 

1574.1000 

212.3550 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

23 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

24 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

25 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

Caces  No. :098161 -ASH  HANDLING  SYSTEM 

0981 71 -FUEL  OIL  EQUIPMENT 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

1 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

2 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

3 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

4 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

5 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

6 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

7 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

8 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

9 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

332.1500 

1798.8200 

327.3400 

10 

5.1090 

5.3000 

2.5545 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

11 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

12 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

13 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

14 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

15 

2.6000 

302.1000 

1.3000 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

16 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

17 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

18 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

19 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

10400.0000 

212000.0000 

2600.0000 

20 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

21 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

22 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

23 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

24 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

25 

5.1090 

5.3000 

2.5545 

Caces  No. :098181 -CHEMICAL 

FEED  SYSTEM 

098191 -FEED-WATER  SUPPLY 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

3.2500 

389.0200 

1.6250 

15 

28.6000 

2756.0000 

9.5333 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

19.5000 

0.0000 

19.5000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. :0981A1 -DEAERATOR  0981B1 -BLOUOFF  SYSTEM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

| 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

1  yr 

|  HOURS 

1  * 

(  HOURS  I 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

15 

2.6000 

147.3400 

1.3000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

260.0000 

21200.0000 

65.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.: 0981 Cl -HOUSE  FURN. GAS  25KBTU/HR 

0981 C2- HOUSE  FURN. GAS  100KBTU/HR 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

1 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

5 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

6 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

8 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

9 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7.3580 

312.7000 

7.3580 

10 

7.4100 

374.1800 

7.4100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

11 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

12 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

13 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10.4000 

355.1000 

5.2000 

15 

20.8000 

471.7000 

10.4000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

17 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

18 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

4.0303 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

20 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

21 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

22 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

23 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

24 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7.3580 

312.7000 

7.3580 

25 

7.4100 

374.1800 

7.4100 

Caces  No. : 0981 C3- HOUSE  FURN .GAS  200K8TU/HR  0981D1-HOUSE  FURN.OIL  25KBTU/MR 


4.0300 

0.0000 

4.0300 

1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4 . 0300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

6 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

8 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

9 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7.4100 

455 .8000 

7.4100 

10 

8.7100 

444.1400 

8.7100 

0.1000 

4.0300 

11 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

0.0100 

4.0300 

12 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

13 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1786.1000 

10.4000 

15 

10.4000 

848.0000 

5 . 2000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

17 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

i  »tTTi 

0.0000 

4.0300 

18 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

i  .fill 

0.0000 

4.0300 

19 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

liSiw  i  .fill 

0.0000 

4.0300 

20 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

IHHY'  i  .in 

0.0000 

4.0300 

21 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

1  ►iili 

0.0000 

4.0300 

22 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

i  .in 

0.0000 

4.0300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

'MW  1  iliil 

0.0000 

4.0300 

24 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

|  7.4100 

455.8000 

7.4100 

25 

8.7100 

444.1400 

8.7100 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. :0981D2- HOUSE  FURN.OIL  100KBTU/HR  0981D3-HOUSE  FURN.OIL  200KBTU/HR 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

1  HOURS 

YR 

HOURS 

s 

HOURS 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

6 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

9 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8.7100 

484.4200 

8.7100 

10 

8.7100 

567.1000 

8.7100 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

11 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

12 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

13 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1358.4960 

10.4000 

15 

20.8000 

1595.3000 

10.4000 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

17 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

18 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

19 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

21 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

22 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

24 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8.71 00 

484.4200 

8.7100 

25 

8.7100 

567.1000 

8.7100 

Caces  No.: 0981  El -HOUSE  FURN. ELECT  25KBTU/HR 

098 1E2- HOUSE  FURN. ELECT 

100KBTU 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

2 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

3 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

4 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

5 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

7 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

8 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

9 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6.2400 

212.0000 

6.2400 

10 

6.2400 

305.2800 

6.2400 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

11 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

12 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

13 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

14 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10.4000 

601.0200 

5.2000 

15 

20.8000 

751.2750 

10.4000 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

16 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

17 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

18 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

19 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

20 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

21 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

22 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

23 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

24 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6.2400 

212.0000 

6.2400 

25 

6.2400 

305.2800 

6.2400 

Caces  No.:0981E3-H0USE  FURN. ELECT. 200KBTU/H 

0981F0-CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.2400 

392.2000 

6.2400 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.8000 

954.0000 

10.4000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.2400 

392.2000 

6.2400 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No.: 0981  GO -BASEBOARD  RADIATION  10  FT  0981H0-FINNED  RADIATOR,  WALL  10  F 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

|  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

\  $ 

|  HOURS 

1  « 

|  HOURS 

|  S 

|  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1  1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

O.OOOC 

O.OOOC 

O.OOOC 

O.OOOC 

O.OOOC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

O.OOOC 

'  .  *  .  KLS- 1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

O.OOOC 

O.OOOC 

O.OOOC 

O.OOOC 

O.OOOC 

0.0000 

O.OOOC 

O.OOOC 

O.OOOC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

O.OOOC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

O.OOOC 

O.OOOC 

dUI 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

HI""  i 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

iBKM  - 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

ii 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

232.1400 

2.6000 

20 

5.2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0981 IO-EXPANSION  TANK 

0981 Jl-STEAM  CONVERTOR, 

<300,000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

illKfl 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

SsHi 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

.'X3)kBi  1 1 1  ii 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

Bn''.. 

1  I  :■ " 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

ii 

fWivr  1 1 1  it? 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

iliiBij  i;*/i 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

15 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

20 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

25 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

Caces  No. :0981K1- FLASH  TANK,  24  GAL. 

0981L0-STORAGE  TANK,  DHW 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

2 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

4 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

8 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

10 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

12 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

14 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

16 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

18 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

20 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

22 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

24 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  I  15TIMG*  7QNF  A 

Caces  No. :0981M1 - IND.  FUR.,  GAS/OIL  500  MBU  0981M2- I ND. FURN. GAS/OIL  2000  MBTU 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

|  YR 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  1 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

1 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

2 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

3 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

4 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

5 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

6 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

11.4400 

584.1236 

7.2150 

7 

11.4400 

1214.4208 

11.4400 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

8 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

9 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

10 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

11 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

12 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

13 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

12.8700 

584.1236 

7.9300 

14 

15.2100 

1214.4208 

15.2100 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

15 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

16 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

17 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

18 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

19 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

20 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

11.4400 

584.1236 

7.2150 

21 

11.4400 

1214.4208 

11.4400 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

22 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

23 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

24 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

25 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

Caces  No. :0981N0-SURGE  TANK,  1000  GAL 

098411-PIPE/FITTINGS,  ST.  &  C.I. 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

1574.1000 

2.6000 

15 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.:098412-PIPE/FITTINGS,  COPPER  098413-PIPE  AND  FITTINGS,  PVC 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

10 

0.8190 

4.0704 

0.8190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

20 

6.0190 

29.5104 

6.0190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

241.8000 

8034.8000 

120.9000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caees  No. :098414-PIPE  INSULATION  098421-GATE  VALVE,  3/8"  -  1  1/2" 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

!  s 

1  HOURS 

1  yr 

HOURS 

$ 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1  1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

•  1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

j  t 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

99 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.5119 

0.4452 

1.5119 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

20 

0.2600 

17.9140 

0.2600 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.: 098422 -GATE  VALVE,  2"  -  3" 

098428-DRAIN  VALVE 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

20 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :098429-RADIATOR 

VALVE  1" 

09842A-PRESSURE  REDUCER 

VALVE  2" 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

C.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4300 

20.2248 

0.7150 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. :098W7- STEAM  TRAP,  F  &  T,  <1"  09843A-PIPE  INSULATION 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

1  $ 

|  HOURS 

|  YR 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  I 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

10 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

20 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

Caces  No. : 098441 -CIRCULATION  PUMP,  < 

HP 

098442-CIRCULATION  PUMP 

5  HP 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

3 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

5 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

6 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

7 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

8 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

9 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

10 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

11 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

12 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

15 

4.1990 

1272.0000 

2.0995 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

16 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

17 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

18 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

20 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

21 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

24 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

25 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

Caces  No.: 098446- COND.  RCVR.,  10  -  15 

GAL. 

0991 11 -A/C 

DX  PACKAGE  5T 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

3 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1 .9487 

5 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

6 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

9 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1 .9487 

10 

24.4400 

2592.2300 

24.4400 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

11 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

12 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

3.6400 

C.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.9962 

37.1212 

3.9962 

15 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

18 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15.6000 

1908.0000 

7.8000 

20 

8.3850 

1855.0000 

4.1925 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

23 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1.9487 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  20NE  6 

Caces  No. :0991 12-A/C  DX  PACKAGE  20T  099113- A/C  DX  PACKAGE  SOT 


I  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  HOURS 

* 

1  HOURS 

YR 

HOURS 

* 

|  HOURS 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

5 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

8 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

9 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

30.0300 

9018.5330 

30.0300 

10 

35.2300 

27255.1546 

35.2300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

12 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

13 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

14 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

15 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

16 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

17 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

18 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

20.4100 

7950.0000 

6.8033 

20 

47.7100 

21200.0000 

11 .9275 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

23 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. :099121 -A/C  WINDOW  IT 

099122-A/C 

WINDOW  2T 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

2 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

3 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

4 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

5 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

6 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

7 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

2.9900 

1.7702 

2.9900 

8 

2.9900 

1.7702 

2.9900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1 .6900 

0.0000 

1 .6900 

5.9800 

530.0000 

5.9800 

6.5000 

742.0000 

6.5000 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

HB  '-JR 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

bfeiEB  Hil 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

15 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

16 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

17 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

2.9900 

1.7702 

2.9900 

18 

2.9900 

1 . 7702 

2.9900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

19 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

5.9800 

530.0000 

5.9800 

20 

6.5000 

742.0000 

6.5000 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

21 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

22 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

23 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

24 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

25 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

Caces  No. :099131 -A/C  PAD  MTD .  4T 

099132-A/C 

PAD  MOUNTED  20  TON 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

2 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

3 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

4 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

5 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

6 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

7 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6.2400 

8.8510 

6.2400 

8 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

9 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6.5000 

1484.0000 

3.2500 

10 

30.0300 

9018.5330 

30.0300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

11 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

12 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

13 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

14 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

15 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

16 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

17 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6.2400 

8.8510 

6.2400 

18 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

19 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6.5000 

1484.0000 

3.2500 

20 

20.4100 

7950.0000 

6.8033 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

21 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

22 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

23 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

24 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

25 

9.2300 

0.0000 

9.2300 
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oc  ypip  rrMPnuruT  i  isttmC'  ?nwF  a 

Caces  No. :099141 -CHILLER-AIR  COOL  RECIP.20T  099142-CHILLER  AIR  COOL  REC.50T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

S 

HOURS 

YR 

HOURS 

S 

HOURS 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

1 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

2 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

3 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

4 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

5 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

6 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

7 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

8 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

42.3800 

5119.8000 

21.1900 

10 

52.5200 

11395.0000 

22.1650 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

11 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

12 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

13 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

14 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

15 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

16 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

17 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

18 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

19 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

28.6000 

10759.0000 

7.1500 

20 

40.3000 

19080.0000 

10.0750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

21 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

22 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

23 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

24 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

25 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

Caces  No.: 099143 -CHILLER  AIR  COOL  REC 

100T 

099144-CHILLER-AIR  COOL 

RECIP.  5T 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

1 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

2 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

3 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

4 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

5 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

6 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

7 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

8 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

9 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

52.5200 

29309.0000 

20.1175 

10 

31.9800 

2003.4000 

31.9800 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

11 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

12 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

13 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

14 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

15 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

16 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

17 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

18 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

19 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

72.8000 

40280.0000 

18.2000 

20 

15.6000 

3710.0000 

5.2000 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

21 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

23 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

24 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

25 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

Caces  No. :099145-CHILLER  AIR  COOL  REC 

10T 

099146-CHILLER  AIR  COOL 

REC.  15T 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

2 

22 . 7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

3 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

4 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

5 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

6 

22.7500 

o.cooo 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

8 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

9 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

42.1200 

3879.6000 

21.0600 

10 

47.3200 

9068.3000 

23.6600 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

13 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

15 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

16 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

18 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

19 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

20.8000 

6360.0000 

6.9333 

20 

28.6000 

8268.0000 

7.1500 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

21 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

22 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

23 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

24 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

25 

22 . 7500 

0.0000 

11.3750 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No.. -099151-CHILLER  WAT. COOL  REC.20T  099152-CHILLER  WAT. COOL  REC.50T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

| 

|  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

)  HOURS 

1  $ 

|  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

S 

[  HOURS 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

33.2800 

4778.4800 

16.6400 

10 

40.8200 

11236.0000 

17.3933 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

13 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

29.9000 

9540.0000 

7.4750 

20 

48.1000 

15900.0000 

12.0250 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

Caces  No.:099153-CHILLER  WAT. COOL  REC 

100T 

099154-CHILLER  WAT.  COOL  REC.  10T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

40.8200 

29044.0000 

15.8925 

10 

30.6800 

3392.0000 

15.3400 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

11 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

74.1000 

27030.0000 

18.5250 

20 

20.8000 

5300.0000 

5.2000 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

Caces  No.  .-099155-CHILLER  WAT. COOL  REC 

200T 

099161-CHILL.  HERMETIC  CENT.  100T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

40.8200 

44096.0000 

15.8925 

10 

49.9200 

22331.0200 

24.9600 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

74.1000 

53000.0000 

18.5250 

20 

62.4000 

37789.0000 

15.6000 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. : 099162- CHI  LI.  HERMETIC  CENT.  300T  099163-CHILL.  HERMETIC  CENT.  900T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

|  HOURS 

$ 

HOURS 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

49.4000 

66569.0600 

24 . 7000 

10 

49.9200 

199283.1800 

24.9600 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.15 00 

0.0000 

16.5750 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

19 

33.  1 500 

o.oouo 

16.5750 

97.5000 

61771.5000 

24.3750 

20 

162.5000 

127200.0000 

40.6250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No. : 0991 71 -CHILL.  OPEN  CENT.  300T 

099172-CHILL.  OPEN  CENT 

900T 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

114.6600 

66569.0600 

57.3300 

10 

49.9200 

199283.1800 

24.9600 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

13 

35.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

97.5000 

61771.5000 

24.3750 

20 

162.5000 

127200.0000 

40.6250 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No. : 0991 81 -CHILL  DBL.BNDL.  HERM 

100T 

099182-CHILL. DBL.BNDL.  HERM.300T 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

4 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

5 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

6 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

7 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

8 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

9 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

55.1200 

22596.0200 

27.5 600 

10 

71 . 7600 

95666.0600 

35.8800 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

15 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

16 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

19 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

68.9000 

41340.0000 

17.2250 

20 

107.9000 

67840.0000 

26.9750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

23 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

24 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

217 


pc  yp  ad  rnHPnWFWT  1  7nUF  A 

Caces  No. :099183-CHILL.DBL.BNDL.  HERM.900T  099191 -CH I LL .  ONE  STG.  ABS.  100T 


1  LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

| 

1  LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

S 

1  HOURS 

1  YR 

HOURS 

$ 

|  HOURS  I 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

4 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

5 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

6 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

7 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

8 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

9 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

104.1300 

199760.1800 

52.0650 

10 

122.3300 

7632.0000 

61.1650 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

15 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

16 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

19 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

178.1000 

139920.0000 

44.5250 

20 

65.0000 

37100.0000 

16.2500 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

23 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

24 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

Caces  Ho. : 099192- CH ILL.  OHE  STG.  ABS. 

300T 

099193-CHILL.  ONE  STG.  ABS.  900T 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

7 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

8 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

9 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25.3500 

7632.0000 

12.6750 

10 

25.3500 

7632.0000 

12.6750 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

11 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

12 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

15 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

104.0000 

61480.0000 

26.0000 

20 

167.7000 

113420.0000 

41.9250 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

Caces  No. :0991A1 -CHILL.  TWO  STG.  ABS. 

300T 

0991A2-CHILL.  TWO  STG.  ABS.  900T 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

15.6000 

0 . 0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

7 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

8 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

9 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

25.3500 

7632.0000 

12.6750 

10 

24.1800 

7632.0000 

12.0900 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

11 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

12 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

15 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

114.4000 

67840.0000 

28.6000 

20 

184.6000 

125822.0000 

46.1500 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

15.6000 

0.0000 

7.S000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

'  15.6000 

0.0000 

7.8000 
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?s  vpac  rrxPfwFWT  i  rcrrwr-  7DUF  a 

Caces  No. :0991B1 -  AIR  COOLED  CONDENSER  5T  0991B2-AIR  COOLED  CONDENSER  20T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS  | 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

1 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

2 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

3 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

4 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

5 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

6 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

7 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

8 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

9 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

8.8400 

464.2800 

8.8400 

10 

8.8400 

557.5600 

4.4200 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

11 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

12 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

13 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

14 

2.3400 

0.0000 

1 . 1  700 

9.1000 

821.5000 

4.5500 

15 

20.8000 

2438.0000 

6.9333 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

16 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

17 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

18 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

1° 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

20 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.34  00 

21 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

22 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

23 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

24 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

8.8400 

464.2800 

8.8400 

25 

8.8400 

557.5600 

4.4200 

Caces  NO..-0991B3-A1R  COOLED  CONDENSER 

50T 

0991B4-AIR 

COOLED  CONDENSER  100T 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

1 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

3 

4. loOO 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

o«ow 

5 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

<..0800 

6 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

7 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0 . 0000 

2.0800 

8 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.000L 

2  08n0 

9 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

10.6600 

650.8400 

5.33UU 

1«. 

10.6600 

2597.0000 

5.3300 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

11 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4 . 1600 

0.0000 

2.0800 

12 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

13 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

14 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

•31.2000 

5294.7000 

7.8000 

15 

46.8000 

10578.8000 

11.7000 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

16 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

17 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

18 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

19 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

20 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

21 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

22 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

23 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

24 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

10.6600 

650.8400 

5.3300 

25 

10.6600 

2597.0000 

5.3300 

Caces  No. : 0991  Cl -COOLING  TOWER  50T 

0991C2-COOLING  TOWER  100T 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

1 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

2 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

3 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

5 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

6 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

7 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

8 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

9 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

9.7500 

1209.4600 

4.8750 

10 

19.3700 

1209.4600 

9.6850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

11 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

12 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

13 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

14 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

46.8000 

4478.5000 

1 1 . 7000 

15 

52.0000 

10070.0000 

13.0000 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

16 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

17 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

18 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

19 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

20 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

21 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

22 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

23 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

24 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

9.7500 

1209.4600 

4.8750 

25 

19.3700 

1209.4600 

9.6850 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. : 0991 C3- COOLING  TOWER  300T  099 1C4- COOLING  TOWER  900T 


I  LABOR 

)  HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

* 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT  | 
HOURS  { 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

1 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

2 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

3 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

4 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

5 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

6 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

7 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

8 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

9 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

21.7100 

2513.2600 

10.8550 

10 

23.1400 

2513.2600 

11.5700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

11 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

12 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

13 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

78.0000 

16377.0000 

19.5000 

15 

128.7000 

43142.0000 

32.1750 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

16 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

17 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

18 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

19 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

20 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

21 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

22 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

23 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

24 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

21.7100 

2513.2600 

10.8550 

25 

23.1400 

2513.2600 

11.5700 

Caces  No. :0991D1 -EVAPORATIVE  CONDENSER  2 0T  0991D2-EVAPORATIVE  CONDENSER  100T 


8.3200 

0.0000 

4.1600 

1 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

2 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

3 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

4 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

5 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

6 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

7 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

8 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

9 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

20.2800 

794.4700 

10.1400 

10 

25.6100 

1286.5750 

12.8050 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

11 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

12 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

13 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

14 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

36.4000 

3688.8000 

9.1000 

15 

100.1000 

10038.2000 

25.0250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

16 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

18 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

19 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

20 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

21 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

22 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

23 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

24 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

20.2800 

794.4700 

10.1400 

25 

25.6100 

1286.5750 

12.8050 

Caces  No. :0991D3-EVAPORATIVE  CONDENSER  300T 

0991 E0- EXPANS I  ON  TANK 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

5 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15.0800 

2268.1350 

7.5400 

10 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

11 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1 . 5600 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

182.0000 

31800.0000 

45.5000 

15 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

20 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15.0800 

2268.1350 

7.5400 

25 

0.0390 

0.0000 

0.0390 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. :0991 FI -REFRIG.  FAN  COIL  IT  0991 F2-REFRIG.  FAN  COIL  3T 


I  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

|  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

|  HOURS  | 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

o.oooc 

0.6500 

2 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2.2100 

53.0000 

2.2100 

10 

2.2100 

93.2800 

2.2100 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2.6000 

855.4200 

1.3000 

15 

2.8600 

1051.5200 

1.4300 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2.2100 

53.0000 

2.2100 

25 

2.2100 

93.2800 

2.2100 

Caces  No. :0991F3- REFRIG.  FAN  COIL  5T 

099411-PIPE/FITTINGS  ST 

8  C.I. 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2.2100 

196.1000 

2.2100 

10 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.00f 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.00 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.2500 

1240.2000 

1.6250 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.0000 

o.oooo 

o.ooc^ 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.0000 

0.0000 

O.OOGJ 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2.2100 

196.1000 

2.2100 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.:099412-PIPE/FITTINGS,  COPPER 

099413-PIPE 

AND  FITTINGS,  PVC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

o.oooo 

o.oono 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

o.ccoc 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

10 

0.8190 

4.0704 

0.8190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.5510 

51.0072 

2.7755 

20 

6.0190 

29.5104 

6.0190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

241.8000 

8321.0000 

120.9000 

221 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. : 099421 -GATE  VALVE,  3/8"  -  1  1/2"  099422-GATE  VALVE,  2"-3" 


EQUIPMENT 

HOURS 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.00001 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.5720 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

o.occo 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 


Caces  No.: 099441 -CIRCULATOR  PUMP,  <  1  HP  099442-5  TON  CHILLER  ACH  RECIP 


0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

3 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

5 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

6 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

7 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0  2756 

0.1092 

8 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

9 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

10 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

11 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

12 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

0.1092 

0.2756 

C.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

15 

15.6000 

1272.0000 

7.8000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

16 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

17 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

18 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

20 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

21 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

24 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

25 

0.7124 

35.0648 

0.7124 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. :09A1 11 -MULTI -ZONE  6500  CFM  09A1 12-MULT  I -ZONE  10,000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

I  * 

|  HOURS 

1  « 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

1 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

2 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

3 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

4 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

5 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

6 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

8 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

8.7100 

90.5452 

5.3300 

10 

8.7100 

106.1060 

5.3300 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

11 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

12 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

13 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

14 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

36.4000 

5997.4800 

9.1000 

15 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

16 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

17 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

18 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

19 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

20 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

21 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

22 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

?. 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

8.7100 

90.5452 

5.3300 

25 

8.7100 

106.1060 

5.3300 

Caces  No. :09A1 13-MULT I -ZONE  25,000  CFM 

09A1 14-MULTI -ZONE  50,000  CFM 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

1 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

2 

7.9300 

171  .6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

3 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

4 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

5 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

6 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

t 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

9 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

9.1000 

205.8308 

5.4600 

10 

9.4900 

277.6564 

5.8500 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

11 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

12 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

13 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

14 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

15 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

16 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

17 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

18 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

19 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.830 8 

4.9400 

20 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

21 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

22 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

23 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

24 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

9.1000 

205.8308 

5.4600 

25 

9.4900 

277.6564 

5.8500 

Caces  No. :09A1 15-MULT I -ZONE  2500  CFM 

09A 121 -DUAL 

DUCT  6500  CFM 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

1 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

2 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

3 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

4 

7.02O0 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

5 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

6 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

8 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

9 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8.7100 

74.8996 

5.3300 

10 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

11 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

12 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

13 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

14 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

26.0000 

4240.0000 

6.5000 

15 

36.4000 

5997.4800 

9.1000 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

16 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

17 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

18 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

19 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

20 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

21 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

22 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

23 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

24 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8.7100 

74.8996 

5.3300 

25 

8.5800 

90.5452 

5.2650 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. :09A122-DUAL  DUCT  10,000  CFM  09A123-DUAL  DUCT  25,000  CFM 


;  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT  1 
HOURS 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

1 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

2 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

3 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

4 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

5 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

6 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

iHiErniiS 

8.9700 

203.7956 

5.3950 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

XlSiB 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

19 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

20 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

21 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

22 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

23 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

24 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

25 

8.9700 

203.7956 

5.3950 

Caces  No. :09A124-0UAL  DUCT  50,000  CFM  09A131-3  DK. MULTI  ZONE  6500  CFM 


7.8000 

171.6564 

5.2650 

1 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

2 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

3 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

4 

7.1500 

68.8576 

4 .5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

6 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

9 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9.3600 

277.6564 

5.7850 

10 

8.7100 

90.5240 

5.3300 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

11 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

12 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

13 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

14 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

15 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

16 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

17 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

18 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

19 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

20 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

21 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

22 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

23 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

24 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9.3600 

277.6564 

5.7850 

25 

8.7100 

90.5240 

5.3300 

Caces  No. :09A132-3  DK. MULTI  ZONE  10,000  CFM 

09A133-3  DK. MULTI  ZONE  25,000  CFM 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

1 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84 . 5032 

4.5500 

2 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

771500 

84.5032 

4.5500 

3 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

4 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

5 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

6 

7.5400 

128.344 8 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

8 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

9 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

8.7100 

106.1908 

5.3300 

10 

9.1000 

181.3448 

5.7200 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

11 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

12 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

13 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

14 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

15 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

16 

7.5400 

123.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

17 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

18 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

19 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

20 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

21 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

22 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

23 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

24 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

8.7100 

106.1908 

5.3300 

25 

9.1000 

181.3448 

5.7200 

224 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. :09A134-3  OIC.MULTI  ZONE  50,000  CFM  09A141-D.D.  VARI.VOL.  6500  CFM 


I  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

1  * 

HOURS 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

1 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

2 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

3 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

4 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

5 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

6 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

8 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

9 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

9.4900 

257.7496 

6.1100 

10 

8.5800 

90.5452 

4.2900 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

11 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

12 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

13 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

14 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

15 

39.0000 

6572.0000 

9.7500 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

16 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

17 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

18 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

19 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

20 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

21 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

22 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

?'T 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

? 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

9.4900 

257.7496 

6.1100 

ca 

8.5800 

90.5452 

4.2900 

Caces  No. :09A142-D.D.  VAR I .VOL. 10000  CFM 

09A143-D.D 

VARI .VOL. 25000  CFM 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

1 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

2 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

3 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

4 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

5 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

6 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

9 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

8.5800 

106.1908 

4.2900 

10 

8.9700 

195.6972 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

11 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

12 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

13 

7.4100 

T50. 7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

14 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

46.8000 

8904.0000 

1 1 . 7000 

15 

83.2000 

16960.0000 

20.8000 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

16 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

17 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

18 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

19 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

20 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

21 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

22 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

23 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

24 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

8.5800 

106.1908 

4.2900 

25 

8.9700 

195.6972 

4.4850 

Caces  No. :09A144-0 .0 .  VARI -VOL .50000  CFM 

09A145-D.D 

VARI.VOL.  100.000CFM 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

1 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

2 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

3 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

4 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

5 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

6 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

8 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

9 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

9.3600 

216.5580 

4.6800 

10 

9.3600 

389.7408 

4.2900 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

11 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

12 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

13 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

14 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

115.7000 

29680.0000 

28.9250 

15 

169.0000 

48760.0000 

42.2500 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

16 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

17 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

18 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

19 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

20 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

21 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

22 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

23 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

24 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

9.3600 

216.5580 

4.6800 

25 

9.3600 

389. 7408 

4.2900 

225 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. :09A151 -VARIABLE  VOLUME  6500  CFM  09A152-VARI ABLE  VOLUME  10000  CFM 


|  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

|  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  « 

|  HOURS 

|  $ 

|  HOURS  | 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.020C 

68.8576 

7.0200 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.020C 

68.8576 

7.0200 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.020C 

68.8576 

7.0200 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

7.8000 

10 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

15 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

7.8000 

25 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

Caces  No. :09A 153 -VAR I ABLE 

VOLUME  25000  CFM 

09A154- VARIABLE  VOLUME  50000  CFM 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

148.1668 

4.0950 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.80O0 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7S.4000 

15359.4000 

18.8500 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

55.1668 

3.3150 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

148.1668 

4.0950 

25 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

Caces  No. :09A161 -TERM.  REHEAT  *500  CFM 

09A162-TERM.  REHEAT  10000  CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

10 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

15 

37.7000 

6181 .9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

25 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

226 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. :09A163-T£RM.  REHEAT  25000  CFM  09A164-TERM.  REHEAT  50000  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

|  HOURS 

S 

|  HOURS  | 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

10 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

15 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150  7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

** 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5 .6550 

25 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

Caces  No. :09A171 -2  PIPE  INDUCTION  6500  CFM 

09A172-2  PIPE  INDUCTION 

10000  CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.485i 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

-» 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

10 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

15 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84 . 503? 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

25 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

Caces  No. :09A173-2  PIPE  INDUCTION  25000  CFM 

09A174-2  PIPE  INDUCTION 

50000  CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

10 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

15 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203 . 7956 

5.6550 

25 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

227 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. :09A181 -4  PIPE  INDUCTION  6500  CFH  09A182-4  PIPE  INDUCTION  10000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

!  YR 

|  HOURS 

|  $ 

|  HOURS 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.485C 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

10 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

15 

37.7000 

6181 .9200 

9.4250 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4350 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

25 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

Caces  No. :09A183-4  PIPE  INDUCTION  25000  CFM 

09A184-4  PIPE  INDUCTION 

50000  CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

10 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

15 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

25 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

Caces  No.:09A191-2  PIPE  FAN  COIL  200  CFM  09A192-2  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 


1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

10 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1 .0400 

6 . 3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

609.5000 

1.3000 

15 

2.6000 

694.3000 

1.3000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

25 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

228 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. :09A193-2  PIPE  FAN  COIL  600  CFM  09A194-2  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 


1  LABOR 

!  HOURS 

MATERIALS 

* 

EQUIPMENT 

HOURS 

» 

LABOR 

HOURS 

I  MATERIALS 

* 

1  EQUIPMENT  1 
|  HOURS 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.04001 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

10 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.8600 

752.6000 

1.4300 

15 

3.2500 

1240.2000 

1.6250 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.04  00 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

CJ 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

Caces  No.  :09A1A1  -4  P’.PE  FAN  COIL  200  CFM  09A1A2-4  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 


1  1.04001  o . 3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 . 040r 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400*  6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1  .-,r 

i  6.3600 

1 .0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0  „  j 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

10 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.8600 

664.6200 

1.4300 

15 

2.8600 

1526.4000 

1.4300 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

18 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

25 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

Caces  No. :09A1 A3-4  PIPE  FAN  COIL  600  CFM 

09A1A4-4  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

10 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3.1200 

827.8600 

1 . 5600 

15 

3.6400 

1364.2200 

1.8200 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

25 

2.6000 

59.3600 

2.6000 

229 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. :09A1B1 -UNIT  VENT  400  CFM  09A1B2-UNIT  VENT  1200  CFM 


I  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

I 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  I 

j  HOURS 

1  * 

j  HOURS 

j  YR 

j  HOURS 

1  * 

1  HOURS  | 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5:  '0 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1 ,59u0 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

10 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

tlB» 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

IBS  y 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

HU 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1 .5900 

2.6000 

1590.0000 

1.3000 

15 

3.2500 

1908.0000 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1 .5900 

iSB  ■ 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

23 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

25 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

Caces  No. :09A1C1 -SIN. ZONE 

DRAW  THRU  6500CFM 

09A1C2-SIN 

ZONE  DRAW  THR . 1 OOOOCFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84 . 5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

10 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

15 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

25 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

Caces  No. :09A1C3-SIN .ZONE 

DRAW  THR.25000CFM 

09A1C4-SIN. 

ZONE  DRAW  THR.50000CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

10 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

15 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

25 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

230 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. :09A1C5-SIN.ZONE  DRAUTHRU  1000CFM  09A1C6-SIN.ZONE  DRAUTHRU  2500CFM 


I  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

[  HOURS 

!  * 

j  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

j  * 

|  HOURS 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

1 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

2 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

3 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

4 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

5 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

6 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

8 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

9 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

8.5800 

37.8632 

8.5800 

10 

8.5800 

74.8996 

5.2650 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

11 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

12 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

13 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

14 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.8000 

1272.0000 

3.9000 

15 

23.4000 

3710.0000 

5.8500 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

16 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

17 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

18 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16  1756 

7.0200 

19 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

20 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

21 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.02O0 

22 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

" 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

8.5800 

37.8632 

8.580C 

25 

8.5800 

74.8996 

5.2650 

Caces  No. :09A1D1 -UNI T  HEATER  400  CFH 

09A1D2-UNIT  HEATER  1200 

CFM 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

10 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.6000 

312.7000 

1.3000 

15 

3.2500 

461.1000 

1.6250 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

23 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

25 

2.8600 

54.5900 

2.8600 

Caces  No. :09A1D3-UN1T  HEATER  4000  CFM 

09A1D4-UNIT  HEATER  8000 

CFM 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.8600 

128.7900 

2.8600 

10 

2.8600 

160.5900 

2.8600 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3.2500 

828.9200 

1.6250 

15 

3.2500 

1272.0000 

1.6250 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

23 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2.8600 

128.7900 

2.8600 

25 

2.8600 

160.5900 

2.8600 

231 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. :09A105-GASFIRED  RADIANT  HTR  50M8H  09A1E1-HEAT  PUMP  5T 


I  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

* 

EQUIPMENT 

HOURS 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

2 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

3.64  00 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

27.0400 

4802.2982 

27.0400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

3.6400 

0.0000 

3.64  00 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

2.6000 

445.2000 

1.3000 

15 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

8.3850 

2994 . 5000 

4.1925 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

Caces  No. :09A1E2-HEAT  PUMP  10T  09A1E3-HEAT  PUMP  25T 


9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

5 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

8 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

9 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

32.6300 

9088.0902 

32.6300 

10 

35.2300 

23751.0702 

35.2300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

12 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

13 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

14 

11.8300 

0.0000 

11 .8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

15 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

16 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

17 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

18 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

14.3000 

5989.0000 

4.7667 

20 

19.5000 

17755.0000 

4.8750 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

23 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. :09A 1E4- HEAT  PUMP  IT  09A1G1-DUCTCOIL  1-ROW  H.W. 12X24 


3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

2 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

4 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

5 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

6 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.64  00 

7 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

8 

2.6000 

0.0000 

1 .3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

9 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

21.3200 

262.8906 

21  .3200 

10 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

12 

2.6000 

0.0000 

1 .3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

13 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

14 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

16 

2.6000 

0.0000 

1 .3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

17 

2.6000 

0.0000 

1 .3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

18 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

19 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

5.5380 

1272.0000 

2.7690 

20 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

21 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

22 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

23 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

24 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

25 

2.3400 

80 . 5600 

1.1700 

232 


v par  rrMPnitPMT  i  i^Tiun*  70NF  f, 

Caces  No. :09B211- FORCE  DRAFT  FAN  10,000  CFM  09B212-IND  DRAFT  FAN  10000  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

HOURS 

S 

|  HOURS 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

3 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

5 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

6 

4.4200 

21 .9208 

'..4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

7 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

8 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

9 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

10 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

12 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

13 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

14 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

15 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

16 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

17 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

18 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

19 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

26.0000 

2851.4000 

6.5000 

20 

26.0000 

2929.8400 

6.5000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

21 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

22 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

O- 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

O 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

Caces  No. :09C1 11 -EXHAUST  FAN  <200  CFM 

09C1 12-EXHAUST  FAN,  1000  CFM 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

i 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.325G 

4 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

6 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

, 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

10 

2.3400 

21 .6876 

2.3400 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

14 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

0.7150 

22.5568 

0.7150 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

18 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.2500 

41.5838 

3.2500 

20 

5.2000 

296.8000 

2.6000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

21 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C1 13-EXHAUST  FAN  10,000  CFM  09C1 14-EXHAUST  FAN  25,000  CFM 


4.4200 

21.9208 

4.4200 

1 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

3 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

5 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

6 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

7 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

8 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

9 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

10 

5.9800 

120.3524 

2.9900 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

12 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

13 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

14 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

15 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

16 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

17 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

18 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

19 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

26.0000 

1805.1800 

6.5000 

20 

26.0000 

4112.8000 

6.5000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

21 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

22 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

23 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

24 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

25 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. :09C1 15-EXHAUST  FAN  50,000  CFH  09C1 16-EXHAUST  FAN,  5000  CFM 


1  LASOR 

1  MATERIALS 

j  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

s  * 

|  HOURS 

I  YR 

|  HOURS 

|  S 

|  HOURS  1 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1  1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5.9800 

173.3524 

5.2000 

10 

2.6000 

21.6876 

1.9500 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

32.5000 

5406.0000 

8.1250 

20 

15.6000 

1632.4000 

7.8000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

21 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C121 -AIR  CURTAIN,  1000  CFM 

09C210-METAL  FLUE/CHIMNEY 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.8850 

93.2800 

1.8850 

15 

9.1000 

124.0200 

4.5500 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.2500 

689.0000 

3.2500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0905 10-ROOM  HUMIOI FIER, FLOOR 

TYPE 

09E 1 1 1  - THERMOSTATS/PNEUMAT I CS 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4 . 7700 

1.0400 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

G.OP'JO 

0.6500 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

1.3000 

0 . 0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4 . 7700 

1.0400 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

20 

0.7800 

187.2278 

0.7800 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

234 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 

Caces  No. :09E1 12-HUMIDITY  SENSOR  09E113-FLOW  SENSOR 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

|  $ 

|  HOURS 

!  YR 

|  HOURS 

i  * 

I  HOURS 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

o.oooc 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

100.2654 

0.7800 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

0.7800 

100.0428 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0  0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

100.2654 

0.7800 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

** 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.300C 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09E1 14-RA01ATION  SENSOR 

09E1 15-WIND  VELOCITY  SENSOR 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

i 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

0 . 7800 

45.5270 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

77.1150 

0.7800 

20 

0.7800 

45.5270 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09E 11 6-PRESSURE 

SENSOR 

09E1 21 -DAMPER  CONTROLLER/ELECT. 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

2.6000 

287.2070 

2.6000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

58.3000 

0.7800 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

235 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  6 


Caces  No.  .-09E131 -SIMPLEX  AIR  COMPR.,1 

HP 

111200-OVERHEAD  SERVICE,  SPLICE 

1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  I 

1  HOURS 

t 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS  I 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .4690 

1.4628 

1.4690 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .4690 

1.4628 

1.4690 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

10 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

12 

7.5750 

1.0600 

7.5750 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

'  1.4690 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .4690 

1.4628 

1.4690 

15 

0.6500 

0.0000 

0.65 00 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

17 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

1 .4690 

1.4628 

1.4690 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .4690 

1.4628 

1.4690 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

24 

7.5750 

1.0600 

7.5750 

3.6790 

6103.8298 

1.8395 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. :091 110-GAS  METER  091210-PIPE/FITTINGS,  STEEL/IRON 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

S 

1  HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3900 

98.5800 

0.3900 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

O.OGuO 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.nooo 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

r* 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

<-> 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :091220-PRESS.  REDUCING  VALVE,  .5" 

091230-PRESS.  REDUCING  VALVE,  2" 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

5 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

10 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2600 

19.0800 

0.2600 

13 

0.6240 

3 23.3000 

0.3120 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

18 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

23 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2600 

19.0800 

0.2600 

25 

0.6240 

323.3000 

0.3120 

Caces  No. :0921 10-OIL  STORAGE  TANK,  275  GAL. 

092120-OIL 

FILTER 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

237 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. :092130-FUEL  LEVEL  METER  092310-PIPE/FITTINGS,  COPPER 


I  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT  1 
HOURS  | 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

5.7356 

11.2148 

2.9601 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

620.1000 

1.3000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

55.5100 

1113.0000 

27.7550 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :093110-LPG  STORAGE  TANK,  1000  GAL  093310-PIPE/FITNGS, STEEL/IRON 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0941 10-STEAM  CONVERTOR,  <300,000 

094120- FLASH  TANK,  24  GAL. 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

2 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

4 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

5 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

7 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

8 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

10 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

11 

0.0390 

0 . 0000 

0.0390 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

12 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

13 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

14 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0390 

0.0000 

0 . 0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

16 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

17 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

19 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

20 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

21 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

22 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

7.3580 

832.1000 

3.6790 

24 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

238 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. :094130-STEAM  REG.  VALVE  2"  094150-COND.  METER, <300  #/HR. 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  HOURS 

* 

|  HOURS 

1  ™ 

HOURS 

* 

HOURS  I 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

14 

3.2500 

626.9900 

3.2500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 094210-RADIATOR 

VALVE  1" 

094310-CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 094320- BASEBOARD  RADIATION  10  FT 

094330- FINNED  RADIATOR, 

WALL  10  F 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

232.  1400 

2.6000 

16 

5.2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No.. -096110-SOLAR  PANEL,  3'  X  8'  096120-SOLAR, STORAGE  TANK, 1000GAL 


I  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

I 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

I  « 

|  HOURS 

|  t 

|  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.9000 

349.8000 

1.9500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

15.6000 

2194.2000 

7.8000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. -.096210-PIPE/FITTINGS,  PVC 

0981 11 -BOILER  GAS  250  KBTU/HR 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

44.3300 

319.0918 

44.3300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.2870 

0.0265 

0.2870 

11 

42.9000 

319.0918 

42.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

42.9000 

319.0918 

42.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

38.870Q 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.7041 

6.7575 

0.4955 

22 

44.3300 

319.0918 

44.3300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

65.0000 

3169.4000 

32.5000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

Caces  No. -.098112-BOILER  GAS  2000  KBTU/HR 

098113-BOILER  GAS  10,000 

KBTU/HR 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

1 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

2 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

3 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

4 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

49.6600 

0.0000 

49.6600 

5 

45 . 7600 

0.0000 

45.7600 

48.4900 

616.5808 

48.4900 

6 

50.8300 

3642.7006 

50.8300 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

7 

41 .6000 

0.0000 

41 .6000 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

8 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

9 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

53.4300 

0.0000 

53.4300 

10 

49.5300 

0.0000 

49.5300 

44.7200 

616.5808 

44.7200 

11 

47.0600 

3642.7006 

47.0600 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

12 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

13 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

14 

44.7200 

0.0000 

44 . 7200 

49.6600 

0.0000 

49.6600 

15 

45.7600 

0.0000 

45.7600 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

16 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

44.7200 

616.5808 

44.7200 

17 

47.0600 

3642.7006 

47.0600 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

18 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

19 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

52.7800 

0.0000 

52.7800 

20 

48.8800 

0.0000 

48.8800 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

21 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

48.4900 

616.5808 

48.4900 

22 

50.8300 

3642.7006 

50.8300 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

23 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

184.6000 

15032.9200 

46.1500 

24 

248.6900 

38160.0000 

62.1725 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

25 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

240 


YFAR  CfMPQNFMT  t  I  ST  I  MG*  7  ONE  7 

Caces  No. : 098121 -BOILER  COAL  40,000  KBTU/HR  098122-BOILER  COAL  100,000  KBTU/H 


I  LABOR 

1  HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

* 

EQUIPMENT  1 
HOURS  ] 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

1 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

2 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

3 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

4 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

5 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

6 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

7 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

8 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

9 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

10 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

11 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

12 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

13 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

14 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

15 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

1154.6600 

148400.0000 

332.7350 

16 

1439.2300 

276766.0000 

409.1750 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

17 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

18 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

19 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

20 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

21 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

22 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

20800.0000 

636000.0000 

4160.0000 

41600.0000 

1590000.0000 

8320.0000 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

26 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

Caces  No. :098131 -BOILER  OIL  250  KBTU/HR  098132-BOILER  OIL  2000  KBTU/HR 


41.9900 

0.0000 

41.9900 

1 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

2 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

3 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42 .6400 

4 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

5 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

58.6300 

222.5046 

58.6300 

6 

54.9900 

222.5046 

54.9900 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

7 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

9 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

10 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

58.6300 

222.5046 

58.6300 

11 

54.9900 

222.5046 

54.9900 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

12 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

13 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

14 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

15 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

16 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

58.6300 

222. 504 A 

58.6300 

17 

54.9900 

222.5046 

54.9900 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

18 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

19 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

20 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

21 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

58.6300 

222.5046 

58.6300 

22 

54.9900 

222.5046 

54.9900 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

23 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

65.0000 

3169.4000 

16.2500 

24 

184.6000 

15032.9200 

46.1500 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

25 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

Caces  No. :098133-BOILER  OIL  10,000  KBTU/HR 

098141-BOILER  GAS/OIL  2000  KBTU/H 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

1 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

2 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

3 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

4 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

5 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

59.9300 

248.1566 

59.9300 

6 

52.1300 

382.0134 

52.1300 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

7 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

8 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

9 

43.2900 

0.0000 

43 . 2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

10 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

59.9300 

248.1566 

59.9300 

11 

52.1300 

382.0134 

52.1300 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

12 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

13 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

14 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

15 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

16 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

59.9300 

248.1566 

59.9300 

17 

52.1300 

382.0134 

52.1300 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

18 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

19 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

20 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

21 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

59.9300 

248.1566 

59.9300 

22 

52.1300 

382.0134 

52.1300 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

23 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

248.6900 

38160.0000 

62.1725 

24 

184.6000 

18689.9200 

46.1500 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

25 

43.2900 

0.0000 

43.2900 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No.  .-098142-BOILER  GAS/OIL  20000  KBTU  098151 -BOI LR .PNEUMAT .COAL  SPREAD. 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

!  $ 

1  HOURS 

[  YR 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  1 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

1 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.890C 

2 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.240C 

3 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.890C 

4 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.890C 

5 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

54.4700 

6882.6118 

54.470C 

6 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.890C 

7 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.8900 

0.0000 

45.890C 

8 

221.7800 

1574.1000 

212.3550 

45.2400 

0.0000 

45.240C 

9 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.890C 

10 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

54.4700 

6882.6118 

54.4700 

11 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

12 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.890C 

13 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.2400 

0.0000 

45.240C 

14 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

15 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

16 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

54.4700 

6882.6118 

54.4700 

17 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

18 

221.7800 

1574.1000 

212.3550 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

19 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

20 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

21 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

54.4700 

6882.6118 

54.4700 

22 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

23 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

651.3000 

71020.0000 

162.8250 

24 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

25 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

Caces  No. :098161 -ASH  HANDLING  SYSTEM 

098171-FUEL  OIL  EQUIPMENT 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

1 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

2 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

3 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

4 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

5 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

6 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

7 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

332.1500 

1798.8200 

327.3400 

8 

5.1090 

5.3000 

2.5545 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

9 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

10 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

11 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

12 

2.6000 

302.1000 

1.3000 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

13 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

14 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

15 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

10400.0000 

212000.0000 

2600.0000 

16 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

17 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

18 

0.5?nn 

C.0Q00 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

19 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

20 

5.1090 

5.3000 

2.5545 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

21 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

22 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

23 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

332.1500 

1798.8200 

327.3400 

24 

2.6000 

302.1000 

1.3000 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

25 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

Caces  No. :098181 -CHEMICAL 

FEED  SYSTEM 

098191-FEED 

-WATER  SUPPLY 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

3.2500 

389.0200 

1 .6250 

12 

28.6000 

2756.0000 

9.5333 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

3 . 2500 

389.0200 

1.6250 

24 

28.6000 

2756.0000 

9.5333 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

242 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZCIIE  7 

Caces  No. :0981A1 -DEAERATOR  0981B1 -BLOUOFF  SYSTEM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

S 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.75  00 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

10 

0.0000 

o.ocoo 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

12 

2.6000 

147.3400 

1.3000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.75  00 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

260.0000 

2' 200. 0000 

65.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

O.COOO 

9.7500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

■ 

0.0000 

O.OOI'O 

0.0000 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

O 

2.6000 

147.3400 

1.3000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

O 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 0981  Cl -HOUSE  FURN.GAS  25KBTU/HR 

0981 C2- HOUSE  FURN.GAS  100KBTU/HR 

4.0500 

0.0000 

4.0300 

i 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

4.0300 

0.0000 

4 . 0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

5 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

6 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7.3580 

312.7000 

7.3580 

i 

7.4100 

374.1800 

7.4100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

9 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

11 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10.4000 

355.1000 

5.2000 

12 

20.8000 

471.7000 

10.4000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

13 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

15 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

17 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

18 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7.3580 

312.7000 

7.3580 

20 

7.4100 

374.1800 

7.4100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

21 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

22 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

23 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10.4000 

355.1000 

5.2000 

24 

20.8000 

471.7000 

10.4000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

25 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

Caces  No. : 0981 C3- HOUSE  TURN. GAS  200KBTU/HR  0981D1-HOUSE  TURN. OIL  25KBTU/HR 


4.0300 

0.0000 

4.0300 

i 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

6 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7.4100 

455.8000 

7.4100 

8 

8.7100 

444.1400 

8.7100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

9 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

11 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1786.1000 

10.4000 

12 

10.4000 

848.0000 

5.2000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

13 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

15 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

17 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

18 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7.4100 

455.8000 

7.4100 

20 

8.7100 

444.1400 

8.7100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

21 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

22 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1786.1000 

10.4000 

24 

10.4000 

848.0000 

5.2000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

25 

5.3300 

0.0000 

5.3300 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No.  -.0981D2- HOUSE  FURN.OIL  100KBTU/HR  0981D3-HOUSE  TURN. OIL  200KBTU/HR 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

| 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

|  $ 

HOURS 

j  YR 

HOURS 

$ 

HOURS  I 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5 . 3300 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

6 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8.7100 

484.4200 

8.7100 

8 

8.7100 

567.1000 

8.7100 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

%  ■■■ 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

y’irVV 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1358.4960 

10.4000 

20.8000 

1595.3000 

10.4000 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

°  nnoo 

5.3300 

8.7100 

484.4200 

8.7100 

20 

8.7100 

567.1000 

8.7100 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

21 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

22 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1358.4960 

10.4000 

24 

20.8000 

1595.3000 

10.4000 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

25 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

Caces  No. :0981E1 -HOUSE  FURN. ELECT  25KBTU/HR 

0981E2-HOUSE  FURN. ELECT 

100KBTU 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

2 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

3 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

4 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

7 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6.2400 

212.0000 

6.2400 

8 

6.2400 

305.2800 

6.2400 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

9 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

11 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10.4000 

601.0200 

5.2000 

12 

20.8000 

751.2750 

10.4000 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

13 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

14 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

15 

1.9500 

0.0000 

1 . 9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

16 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

17 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

18 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

19 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6.2400 

212.0000 

6.2400 

20 

6.2400 

305.2800 

6.2400 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

21 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

22 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

23 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10.4000 

601.0200 

5.2000 

24 

20.8000 

751.2750 

10.4000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

25 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

Caces  No. :0981E3-H0USE  FURN. ELECT. 200KBTU/H 

0981 F0-CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.2400 

392.2000 

6.2400 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.8000 

954.0000 

10.4000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.2400 

392.2000 

6.2400 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.8000 

954.0000 

10.4000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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YFAR  rnMPnUFMT  I  T^TTIJn-  7fi|Jp  7 

Caces  No. : 0981  GO -BASEBOARD  RADIATION  10  FT  0981H0-FINNED  RADIATOR,  WALL  10  F 


1  LABOR 

|  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

|  $ 

|  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

O.OOOC 

O.OOOC 

0.0000 

2 

O.OOOC 

0.0000 

0.0000 

O.OOOC 

O.OOOC 

0.0000 

3 

O.OOOC 

0.0000 

0.0000 

O.OOOC 

0.0000 

O.OOOC 

4 

O.OOOC 

0.0000 

0.0000 

O.OOOC 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

232.1400 

2.6000 

16 

5.2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

u.oooo 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2: 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

*> ' 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0981 IO-EXPANSION  TANK 

0981 J1 -STEAM  CONVERTOR, 

<300,000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

4 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

*» 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

8 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

12 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

16 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

20 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

24 

7.3580 

832.1000 

3.6790 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0981K1- FLASH  TANK,  24  GAL. 

0981 L0- STORAGE  TANK,  DHU 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

2 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

4 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

8 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

9 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

11 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

13 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

15 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

16 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

18 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

20 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

22 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

23 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

25 

3.7330 

5.3000 

3.7330 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. : 0981 Ml  - IND .  FUR.,  GAS/OIL  500  MBU  0981M2- 1 ND . FURN .GAS/OIL  2000  MBTU 


|  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  LABOR 

!  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  $ 

|  HOURS 

!  YR 

|  HOURS 

s  $ 

1  -  o 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

1 

4.8100 

u.ouuu 

4.8100 

4.4200 

o.oooc 

3.7050 

2 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

3 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

4 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

o.oooc 

2.9900 

5 

4.8100 

0.0000 

4  .'’•',00 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

6 

8.5800 

Q  pAOA 

cl. 5800 

11.4400 

584.1236 

7.2150 

7 

11.4400 

4203 

11.4400 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

8 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

9 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

o.oooc 

3.705C 

10 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

11 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

12 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

11.4400 

584.1236 

7.2150 

13 

11.4400 

1214.4208 

11.4400 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

14 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

15 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

16 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

17 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

18 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

11.4400 

584.1236 

7.2150 

19 

11.4400 

1214.4208 

11.4400 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

20 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

21 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

22 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

23 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

24 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

11.4400 

584.1236 

7.2150 

25 

11.4400 

1214.4208 

11.4400 

Caces  No.:0981N0-SURGE  TANK,  1000  GAL 

098411-PIPE/FITTINGS,  ST.  &  C.I. 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

1574.1000 

2.6000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0984 12-PI  PE /FITTINGS,  COPPER 

098413-PIPE 

AND  FITTINGS,  PVC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.8190 

4.0704 

0.8190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

6.0190 

29.5104 

6.0190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

241.8000 

8034.8000 

120.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.5510 

51.0072 

2.7755 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. : 098414-PIPE  INSULATION  098421-GATE  VALVE,  3/8"  -  1  1/2" 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

\  HOURS 

$ 

|  HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

1.5119 

0.4452 

1.5119 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.2600 

17.9140 

0.2600 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.5119 

0.4452 

1.5119 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :098422-GATE  VALVE,  2"  -  3" 

098428-DRAIN  VALVE 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000’  0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

C 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0. 0000 

0.0000 

12 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

16 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :098429-RADIATOfi 

VALVE  1" 

0984 2A- PRESSURE  REDUCER 

VALVE  2" 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

7.8000 

-  250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

u.oooo 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4300 

20.2248 

0.7150 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4300 

20.2248 

0.7150 

24 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No.  .-098437- STEAM  TRAP,  F  &  T,  <1H  09843A-PIPE  INSULATION 


I  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

j  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

|  $ 

|  HOURS 

1  yr 

|  HOURS 

i  s 

1  HOURS 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

3 

0.0000 

0 . oooc 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

8 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

16 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

24 

91.0000 

954.0000 

91.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :098441 -CIRCULATION  PUMP,  <  1  HP 

098442-CIRCULATION  PUMP 

5  HP 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

3 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

4 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

5 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

6 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

7 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

8 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

9 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

10 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

11 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

12 

4.1990 

1272.0000 

2.0995 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

0. 1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

15 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

16 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

17 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

18 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

20 

0.7124 

35 . 0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

21 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

24 

4.1990 

1272.0000 

2.0995 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

25 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

Caces  No. :098446-COND.  RCVR.,  10  -  15 

GAL. 

09911 1 -A/C 

OX  PACKAGE  5T 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

2 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

3 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .9487 

8.5012 

1.9487 

4 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

5 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

6 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

7 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1.9487 

8 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

10 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.9962 

37.1212 

3.9962 

12 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

14 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.30 00 

0.0000 

1.3000 

15 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15.6000 

1908.0000 

7.8000 

16 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

19 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1 .9487 

20 

3.64  00 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

21 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

23 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1.9487 

24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No,:099112-A/C  OX  PACKAGE  20T  099113-A/C  DX  PACKAGE  50T 


1  LABOR 

|  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

I 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  yr 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS  I 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

o.oooc 

9.2300 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

o.oooc 

9.2300 

3 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

o.oooc 

9.2300 

4 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

o.oooc 

9.2300 

5 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

o.oooc 

9.2300 

6 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

8 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

9 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

o.oooc 

9.2300 

10 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

o.oooc 

9.2300 

11 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

12 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

13 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

14 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

15 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

16 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

17 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

18 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

20 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. :099121 -A/C  WINDOW  IT 

099122-A/C 

WINDOW  2T 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

2 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

3 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.690G 

4 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

5 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

6 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

7 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

V 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

9 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

10 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

12 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

13 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

14 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

15 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

16 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

17 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

18 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

19 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

20 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

21 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

22 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

23 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

24 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

25 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

Caces  No. :099131 -A/C  PAD  MTD.  AT 

099132-A/C 

PAD  MOUNTED  20  TON 

A.9A00 

0.0000 

4.9400 

1 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

A.9A00 

0.0000 

4.9400 

2 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

A.9A00 

0.0000 

4.9400 

3 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

A.9A00 

0.0000 

4.9400 

4 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

A.9A00 

0.0000 

4.9400 

5 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

A.9A00 

0.0000 

4.9400 

6 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9AOO 

0.0000 

4.9400 

7 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

A.9AOO 

0.0000 

4.9400 

8 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

A .9400 

0.0000 

4.9400 

9 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

10 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

11 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

12 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

13 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

14 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

15 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

16 

20.4100 

7950.0000 

6.8033 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

17 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

18 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

19 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

20 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

21 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

22 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

23 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4,9400 

0.0000 

4.9400 

24 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

25 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

249 


YF  AP  rrWPOWFkJT  I  TQTTWn*  7HUF  7 

Caces  No. : 09914 1 -CHILLER -AIR  COOL  RECIP.20T  099142-CHILLER  AIR  COOL  REC.50T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

|  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

1  s 

1  HOURS 

j  VR 

|  HOURS 

|  $ 

1  HOURS  I 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

1 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.245C 

2 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.245C 

3 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

4 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

5 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

6 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

7 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

8 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

10 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

11 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

12 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

13 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

14 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

15 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

16 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

17 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

18 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

19 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

20 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

21 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

22 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

23 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

24 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

25 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

Caces  No. : 0991 43 -CHILLER  AIR  COOL  REC 

.  100T 

0991 44 -CHI LLER -AIR  COOL 

RECIP.  5T 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

1 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

2 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

3 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

4 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

5 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

6 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

7 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

8 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

9 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

10 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

11 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

12 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

13 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

14 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

15 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

16 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

17 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

18 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

19 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

20 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

21 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

23 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

24 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

25 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

Caces  No. :099145-CH I LLER  AIR  COOL  REC. 

10T 

099146-CHILLER  AIR  COOL 

REC.  15T 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

2 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

3 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

4 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

5 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

6 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

8 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

9 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

10 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

11 

22.75  00 

0.0000 

11 .3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

13 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

15 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

16 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

18 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

19 

22.75  00 

0.0000 

11 .3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

20 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

21 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

22 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

23 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

24 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

25 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

250 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. :099151-CHILLER  WAT. COOL  REC.20T  099152-CHILLER  WAT. COOL  REC.50T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

* 

I  HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS  I 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

' 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

Caces  No. :099153-CHILLER  WAT. COOL  REC 

100T 

099154-CHILLER  WAT.  COOL  REC.  10T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

T 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

L 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

Caces  No. : 0991 55 -CHILLER  WAT. COOL  REC 

200T 

099161-CHILL.  HERMETIC  CENT.  100T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

251 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. :099162-CHILL.  HERMETIC  CENT.  300T  099163-CHILL.  HERMETIC  CENT.  900T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

|  S 

i  HOURS 

1  7R 

HOURS 

$ 

HOURS 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No. :099171 -CHILL .  OPEN  CENT.  300T 

099172-CHILL.  OPEN  CENT 

900T 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No. : 0991 81 -CH I LL .DBL . BNDL .  HERM 

100T 

099182-CHILL. DBL. BNDL.  HERM.300T 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

4 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

5 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

6 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

7 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

8 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

9 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

10 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

15 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

16 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

19 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

20 

38.3500 

0 . 0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

38.3500 

0 . 0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

23 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

24 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

38.3500 

0.0000 

19.1750 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. : 099183 -CH I LL.DBL.BNDL.  HERN.900T  099191 -CHILL.  ONE  STG.  ABS.  100T 


|  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

S 

HOURS 

YR 

HOURS 

S 

HOURS 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

4 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

5 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

6 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

7 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

8 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

9 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

10 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

.  14 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

15 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

16 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

C.0000 

19.1750 

19 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

20 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2? 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

Caces  No. : 0991 92- CHILL.  ONE  STG.  ABS. 

300T 

099193-CHILL.  ONE  STG.  ABS.  900T 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.385^ 

4 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

•J 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

9 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

10 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

11 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3350 

12 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

16. ’700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

15 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

20 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

Caces  No. :0991A1 -CHILL.  TWO  STG.  ABS. 

300T 

0991A2-CHILL.  TWO  STG.  ABS.  900T 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

7 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

8 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

9 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

10 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

11 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

12 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

15 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

20 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

15.6000 

0.0000 

7.8000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. :0991B1 -AIR  COOLED  CONDENSER  5T  0991B2-AIR  COOLED  CONDENSER  20T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

]  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

|  $ 

1  HOURS 

1  VR 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS  I 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

1 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.340C 

O.OOOC 

2.340C 

2 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.340C 

3 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.340C 

4 

2.3400 

0.0000 

1 . 1 700 

2.3400 

O.OOOC 

2.340C 

5 

2.340C 

O.OOOC 

1.1700 

2.3400 

O.OOOC 

2.340C 

6 

2.3400 

O.OOOC 

1.1700 

2.3400 

O.OOOC 

2.340C 

7 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.340C 

8 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.340C 

9 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

10 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.340C 

11 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

12 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

13 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

14 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

16 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

17 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

18 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

19 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

20 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

21 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

22 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

23 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

24 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

25 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

Caces  No. :0991B3-AIR  COOLEO  CONDENSER 

SOT 

0991 B4- AIR 

COOLED  CONDENSER  100T 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

1 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

3 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

5 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

6 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

7 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

8 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

9 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

10 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

11 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2. 0800 

12 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

13 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

14 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

15 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

16 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

17 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

18 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

19 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

20 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

21 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

22 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

23 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

24 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

25 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

Caces  No. : 0991  Cl -COOLING  TOWER  50T 

0991C2-C0OLING  TOWER  100T 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

1 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

2 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

3 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

5 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

6 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

7 

14.1700 

O.OQnn 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

8 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

9 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

10 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

11 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

12 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.55 00 

0.0000 

2.2750 

13 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

14 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

15 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

16 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

17 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

18 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

19 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

20 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

21 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

22 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

23 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

24 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

25 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

254 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. : 0991 C3- COOLING  TOWER  300T  0991C4-C0OLING  TOWER  900T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

|  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

S 

|  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

|  S 

1  HOURS  1 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

1 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

2 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

3 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

4 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

5 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

6 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

7 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

8 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

9 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

10 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

11 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

12 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

13 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

15 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

16 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

17 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

18 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

19 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

20 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

21 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

22 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

**' 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

25 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

Caces  No. :0991D1 -EVAPORATIVE  CONDENSER  20T 

0991D2-EVAPORAT I VE  CONDENSER  100T 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

1 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

2 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

3 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

4 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

5 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

6 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

7 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

9 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

o.ooeo 

4.1600 

10 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

11 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

12 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

13 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

14 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

15 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

16 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

18 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

19 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

20 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

21 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

22 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

23 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

24 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

25 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

Caces  No. :0991D3-EVAPORATIVE  CONDENSER  300T  0991E0-EXPANSION  TANK 


3.1200 

0.0000 

1.5600 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

4 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

8 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1 . 5600 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

12 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

16 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

20 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

24 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

255 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. : 0991  FI -RE FRIG.  FAN  COIL  IT  0991F2-REFRIG.  FAN  COIL  3T 


I  LABOR 

MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

LABOR 

t  MATERIALS 

|  EQUIPMENT 

1  HOURS 

|  s 

[  HOURS 

1  ™ 

HOURS 

I  * 

1  HOURS 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.650 0 

17 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

Caces  No. :0991 F3- REFRIG.  FAN  COIL  5T 

099411-PIPE/FITTINGS  ST 

&  C.I. 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.0000 

0.00 00 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

10.7445 

41.3400 

5.3723 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :099412-P! PE/ FITTINGS,  COPPER 

099413-PIPE  AND  FITTINGS,  PVC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.8190 

4.0704 

0.8190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.5510 

51.0072 

2.7755 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

6.0190 

29.5104 

6.0190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

U. 1846 

U.U848 

0.1846 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

n  00 nn 

0.0000 

256 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No.:099421-GATE  VALVE,  3/8"  -  1  1/2"  099422-GATE  VALVE,  2»-3» 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

i  EQUIPMENT 

[  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

1  'i  R 

|  HOURS 

!  $ 

|  HOURS  i 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3536 

0.4452 

0.3536 

8 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

16 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3536 

0.4452 

0.3536 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.000U 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :099428-DRAIN  VALVE 

099434- PI  PE  INSULATION 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

O.OOOC 

4 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

12 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

16 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

91.0000 

901.0000 

91.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 099441 -CIRCULATOR  PUMP,  <  1 

HP 

099442-5  TON  CHILLER  ACH  RECIP 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

3 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

4 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

5 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

6 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

7 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

8 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

9 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

10 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

11 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

12 

15.6000 

1272.0000 

7.8000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

15 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

16 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

17 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

18 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

20 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

21 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

24 

15.6000 

1272.0000 

7.8000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

25 

0.1092 

0.2756 

0.1092 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. :09A111 -MULTI -ZONE  6500  CFM  09A112-MULTI-ZONE  10,000  CFM 


1  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

* 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

1 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

2 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

3 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

4 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

5 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

6 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

8 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

10 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

8.7100 

90.5452 

5.3300 

11 

8.7100 

106.1060 

5.3300 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

12 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

13 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

14 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

15 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

16 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

36.4000 

5997.4800 

9.1000 

17 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

18 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

19 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

20 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7. 1500 

68.8576 

4.5500 

21 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

22 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

23 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

24 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

25 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

Caces  No. :09A1 13-MULT  I -ZONE  25,000  CFM  09A1 14-MULT  I -ZONE  50,000  CFM 


7.5400 

152.8308 

4.9400 

1 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

2 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

3 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

4 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

5 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

6 

7.9300 

171 .6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

8 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

9 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

10 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

9.1000 

205.8308 

5.4600 

11 

9.4900 

277.6564 

5.8500 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

12 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

13 

7. 9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

14 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

15 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

16 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

17 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

18 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

19 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

20 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

21 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

22 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

23 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

24 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

25 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

Caces  No. :09A1 15 -MULT I -ZONE  2500  CFM 

09A121 -DUAL  DUCT  6500  CFM 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

1 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

2 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

3 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

4 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

5 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

6 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

8 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

9 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

10 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

11 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

12 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

13 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

14 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

15 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

16 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

17 

36.4000 

5997.4800 

9.1000 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

18 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

19 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

20 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

21 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

22 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

23 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

24 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

25 

7.0200 

68.8576 

4.485U 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. :09A122-DUAL  DUCT  10,000  CFM  09A123-DUAL  DUCT  25,000  CFM 


I  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

1 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

2 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

3 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

4 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

5 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

6 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

9 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

10 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

11 

8.9700 

203.7956 

5.3950 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

12 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

13 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

14 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

15 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

16 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

17 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

18 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

19 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

20 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

21 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

22 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

25 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

Caces  No. :09A124-DUAL  DUCT  50,000  CFM 

09A131-3  DK. MULTI  ZONE  6500  CFM 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

1 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

2 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

3 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

4 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

6 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

L 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

9 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

10 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9.3600 

277.6564 

5.7850 

11 

8.7100 

90.5240 

5.3300 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

12 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

13 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

14 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

15 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

16 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

17 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

18 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

19 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

20 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

21 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

22 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

23 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

24 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

25 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

Caces  No.  :09A132-3  OK. MULTI  ZONE  10,000  CFM  09A133-3  DIC. MULTI  ZONE  25,000  CFM 


7.1500 

84.5032 

4.5500 

1 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

2 

7.54 00 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

3 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

4 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

5 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

6 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

8 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

9 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

10 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

8.7100 

106.1908 

5.3300 

11 

9.1000 

181.3448 

5.7200 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

12 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

13 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

14 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

15 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

16 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

17 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

18 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

19 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7. 1500 

84.5032 

4.5500 

20 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

21 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

22 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

23 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

24 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

25 

7.5400 

128.3448 

4.9400 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. :09A134-3  OK. MULTI  ZONE  50,000  CFM  09A141-D.D.  VARI.VOL.  6500  CFM 


1  LABOR 

I  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

1 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

2 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

3 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

4 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

5 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

6 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

8 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

9 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

10 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

9.4900 

257.7496 

6.1100 

11 

8.5800 

90.5452 

4.2900 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

12 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

13 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

14 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

15 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151 .7496 

5.3300 

16 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

17 

39.0000 

6572.0000 

9.7500 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

18 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

19 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

20 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

21 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

22 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

23 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

24 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

25 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

Caces  No. :09A142D.D .  VAR  I . VOL . 1 0000  CFM 


09A143-D.D.  VAR  I .VOL. 25000  CFM 


7.0200 

84.5032 

3.5100 

1 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

2 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

3 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

4 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

5 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

6 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

8 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

9 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

10 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

8.5800 

106.1908 

4.2900 

11 

8.9700 

195.6 972 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

12 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84 . 5032 

3.5100 

13 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

14 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

15 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

16 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

46.8000 

8904.0000 

11.7000 

17 

83.2000 

16960.0000 

20.8000 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

18 

7.4100 

150.7956 

3 . 7'"A 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

19 

7.4100 

150.7956 

3.7C 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

20 

7.4100 

150.7956 

3.705u 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

21 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

22 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

23 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

24 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

25 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

Caces  No. :09A144D.D.  VAR I .VOL .50000  CFM 

09A145-D.D 

VARI.VOL.  100, 000CFM 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

1 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

2 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

3 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

4 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

5 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

6 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

8 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

9 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

10 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

9.3600 

216.5580 

4.6800 

11 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

12 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

13 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

14 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

15 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

16 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

115.7000 

29680.0000 

28.9250 

17 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

18 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

19 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

20 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

21 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

22 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

23 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

24 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

25 

7.8000 

287.9808 

3.9000 
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YFAR  rrMPONF MT  [I  ST  INC'  7QMF  7 

Caces  No. :09A151 -VARIABLE  VOLUME  6500  CFM  09A152-VARIABLE  VOLUME  10000  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  1 

j  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS  | 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

7.8000 

11 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

17 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.3576 

7.0200 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A153-VARIABLE 

VOLUME  25000  CFM 

09A154-VARIABLE  VOLUME  50000  CFM 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

3 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

148.1668 

4.0950 

11 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

17 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

21 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No. :09A161 -TERM.  REHEAT  6500  CFM 

09A162-TERM.  REHEAT  10000  CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

9 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

14 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

23 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

261 


Caces  No.:09A1732  PIPE  INDUCTION  25000  CEM 


09A174-2  PIPE  INDUCTION  50000  CFH 


7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.9700 

203 . 7956 

5.6550 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 
7.8000 
7.8000 
7.8000 
7.8000 
7.8000 
7.8000 
7.8000 
9.3600 
7.8000 
7.8000 
7.8000 
7.8000 
113.1000 
7.8000 
7.8000 
7.8000 
7.8000 
7. 8000 1 
7.8000 
7.8000 
7.8000, 
9.3600 
7.8000 
7.8000 


5.2650 
5.2650 
5.2650 
5.2650 
5.2650 
5.2650 
5.2650 
5.2650 
6.0450 
5.2650 
5.2650 
5.2650 
5.2650 
28.2750 
5 . 2650 
5.2650 
5.2650 
5.2650 
5.2650 
5.2650 
5.2650 
5.2650 
6.0450 
5.26501 
5. 2650 1 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. :09A181-4  PIPE  INDUCTION  6500  CFM  09A182-4  PIPE  INDUCTION  10000  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

|  $ 

|  HOURS 

YR 

|  HOURS 

j  % 

|  HOURS 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

'  5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

V* 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

■> 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

& 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A183-4  PIPE  INDUCTION  25000  CFM 

09A184-4  PIPE  INDUCTION 

50000  CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

l 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Cact  No. :09A191 -2  PIPE  FAN  COIL  200  CFM 

09A192-2  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.040C 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 
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25  YFAR  CfWPnNFkT  I  15TIMH-  70NF  7 

Caces  No. :09A193-2  PIPE  FAN  COIL  600  CFM  09A194-2  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 


1  LABOR 

1  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

Caces  No. :09A1 A1 -4  PIPE  FAN  COIL  200  CFM 


09A1A2-4  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 


1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

Caces  No. :09A1A3-4  PIPE  FAN  COIL  600  CFM  09A1A4-4  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 


1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1 .0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0-'  00 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. :09A1B1 -UNIT  VENT  400  CFM  09A1B2-UNIT  VENT  1200  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

|  HOURS 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1 .8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

15 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

Caces  No. :09A1C1-SIN.Z0N£ 

DRAW  THRU  6500CFH 

09A1C2-SIN 

ZONE  DRAW  THR . 10000CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84 . 5032 

4.4850 

7.0200 

68.857$ 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No . : OTA 1 C3 - S I N . ZONE 

DRAW  THR.25000CFM 

09A1C4-SIN 

ZONE  DRAW  THR.50000CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

"’.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. :09A1C5-SIN.ZONE  DRAUTHRU  1000CFM  09A1C6-SIN.ZONE  DRAWTHRU  2500CFM 


I  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

1  $ 

[  HOURS 

j  YR 

HOURS 

S 

1  HOURS 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

1 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

2 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

3 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

4 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

5 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

6 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

8 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

9 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

10 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

8.5800 

37.8632 

8.5800 

11 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

12 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

13 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.8000 

1272.0000 

3.9000 

14 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

15 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

16 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

17 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

18 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

19 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

20 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

21 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

22 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

23 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

24 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

8.5800 

37.8632 

8.5800 

25 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

Caces  No. :09A1D1-UNIT  HEATER  400  CFM 

09A1D2-UNIT  HEATER  1200 

CFM 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1  .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1  .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1  .5900 

1  .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

15 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

20 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

23 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

Caces  No. :09A1O3-UNIT  HEATER  4000  CFM 

09A 1 04 -UN IT  HEATER  8000 

CFM 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1  5900 

1.8200 

15 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

23 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. :09A1D5-GASFIRED  RADIANT  HTR  50MBH  09A1E1-HEAT  PUMP  ST 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

11 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

Caces  No. :09A1E2-HEAT  PUMP  10T 

09A1E3-HEAT  PUMP  25T 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

5 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

. 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

9 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

10 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

12 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

13 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

14 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

15 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

16 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

17 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

18 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

20 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

23 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. :09A1E4-HEAT  PUMP  IT 

09A1G1 -DUCTCOIL  1-ROW  H 

W. 12X24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

2 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0  3000 

3.6400 

3 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

4 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

5 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

6 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

7 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

8 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6  00 

9 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

o.oooc 

3.6400 

10 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

21.3200 

262.8906 

21.3200 

11 

2.6000 

0.0000 

1 . 3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

12 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

13 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

14 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

16 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

17 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

18 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

'  19 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

20 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

21 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

5.5350 

1272.0000 

2.7690 

22 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

23 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

24 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

25 

2.6000 

0.0000 

1.3000 
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vc as  rnMPnycuT  i  i  stint.*  7nuc  7 

Caces  NO. :09B211- FORCE  DRAFT  FAN  10,000  CFM  09B212-1ND  DRAFT  FAN  10000  CFM 


I  LABOR 

1  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

3 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

5 

4.4200 

21. 9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

6 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

7 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

8 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

9 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

10 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

12 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

13 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

14 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

15 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

16 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

17 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

26.0000 

2851.4000 

6.5000 

18 

26.0000 

2929.8400 

6.5000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

19 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

20 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

21 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

22 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

23 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

24 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

25 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

Caces  No. :09C1 11 -EXHAUST  FAN  <200  CFM  09C1 12-EXHAUST  FAN,  1000  CFM 


0.3250 

0.0000 

0.3250 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

3 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

8 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

9 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

10 

2.3400 

21 .6876 

2.3400 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7150 

22.5568 

0.7150 

12 

1.3000 

0.0000 

1  .3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

53 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.2500 

41.5838 

3.2500 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

5.2000 

296.8000 

2.6000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

24 

1  .3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C1 13-EXHAUST  FAN  10,000  CFM 

09C1 14-EXHAUST  FAN  25,000  CFM 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

1 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

3 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

5 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

6 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

7 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

8 

5.9800 

120.3524 

2.9900 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

9 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

10 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

12 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

13 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

14 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

15 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

26.0000 

1805.1800 

6.5000 

16 

26.0000 

4112.8000 

6.5000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

17 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

18 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

19 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

20 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

21 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

22 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

23 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

24 

5.9800 

120.3524 

2.9900 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

25 

4.4200 

67.3524 

2.2100 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No.. -09C1 15-EXHAUST  FAN  50,000  CFM  09C 11 6- EXHAUST  FAN,  5000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

j 

!  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

j  HOURS 

1  « 

|  HOURS 

!  * 

{  HOURS 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.420C 

67.3524 

4.4200 

2 

1.300C 

o.oooc 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.420C 

67.3524 

4.4200 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5.9800 

173.3524 

5.2000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

11 

2.6000 

21.6876 

1.9500 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

32.5000 

5406.0000 

8.1250 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

22 

15.6000 

1632.4000 

7.8000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

“* 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5.9800 

173.3524 

5.2000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C121 -AIR  CURTAIN,  1000  CFM 

09C210-METAL  FLUE/CHIMNEY 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

14 

9.1000 

124.0200 

4.5500 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.: 090510- ROOM  HUMIDIFIER, FLOOR 

TYPE 

09E 1 1 1  - THERMOSTATS/PNEUMAT I CS 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

20 

0.7800 

187.2278 

0.7800 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. :09E1 12- HUMIDITY  SENSOR  09E113-FLOW  SENSOR 


|  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1  HOURS 

1  * 

[  HOURS 

1  YR 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS  { 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

•  i  i  i 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

"ill 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09E1 14-RADIATION  SENSOR 

09E1 15-WIND  VELOCITY  SENSOR 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

0.7800 

45.5270 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0. 0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

o.oooc 

1.3000 

atHtSlllI 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

77.1150 

0.7800 

22 

0.7800 

45.5270 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

O.cOOO 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09E1 16-PRESSURE 

SENSOR 

09E121 -DAMPER  CONTROLLER/ELECT. 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

2.6000 

287.2070 

2.6000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

58.3000 

0.7800 

22 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  7 

Caces  No. :09E131 -SIMPLEX  AIR  COMPR.,1  HP  111200-OVERHEAD  SERVICE,  SPLICE 


1  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

* 

EQUIPMENT  I 
HOURS  I 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1 .4628 

1 .4690 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

10 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

12 

7.5750 

1.0600 

7.5750 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

15 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .4690 

1.4628 

1 .4690 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .4690 

1.4628 

1.4690 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

2T 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

?4 

7.5750 

1.0600 

7.5750 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :091 110-GAS  METER  091210-PIPE/FITTINGS,  STEEL/IRON 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

i  YR 

HOURS 

1  * 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

o.oooo 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

o.oooo 

0.0000 

0.0000 

0.5900 

98.5800 

0.3900 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0  0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

Caces  No. : 091 220 -PRESS.  REDUCING  VALVE,  .5" 

091230-PRESS.  REDUCING  VALVE,  2" 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

5 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

10 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2600 

19.0800 

0.2600 

12 

0.6240 

323.3000 

0.3120 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

17 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

22 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2600 

19.0800 

0.2600 

24 

0.6240 

323.3000 

0.3120 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0921 1 0 -OI L  STORAGE  TANK,  275  GAL. 

092120-01 L 

FILTER 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.1040 

3 . 3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.1040 

3.3920 

0. 1040 

2.6000 

164.3000 

1.3000 

25 

0.1040 

3.3920 

0.1040 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. : 092130-FUEL  LEVEL  METER  092310-PIPE/FITTINGS,  COPPER 


1  LABOR 

I  HOURS 

MATERIALS 

* 

EQUIPMENT 

HOURS 

V. 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT  1 
HOURS  | 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

A 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

5.7356 

11.2148 

2.9601 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

620.1000 

1.3000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

55.5100 

1113.0000 

27.7550 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

?' 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0931 10-LPG  STORAGE  TANK,  1000  GAL  093310-PIPE/FITNGS, STEEL/IRON 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

1574.1000 

2.6000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0941 10-STEAM  CONVERTOR,  <300,000 

094120-FLASH  TANK,  24  GAL. 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

2 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

4 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

5 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

7 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

8 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

10 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

11 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

12 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

13 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

14 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

16 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

17 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

19 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

20 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

21 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

22 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

•  0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

7.3580 

832.1000 

3.6790 

24 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0390 

0.0000 

0.0390 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No.: 094 130 -STEAM  REG.  VALVE  2"  094150-COND.  METER, <300  #/HR. 


1  LABOR 

|  HOURS 

!  MATERIALS 

I  * 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

;  EQUIPMENT  I 
HOURS  I 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

1.9500 

626.9900 

1.9500 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.6500 

1007.0000 

0.6500 

Caces  No. :09421Q-RADIATOR  VALVE  1"  094310-CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

C.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

CacPs  No.  .-094320-BASEBOARD  RADIATION  10  FT 

094330- FINNED  RADIATOR, 

WALL  10  F 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 . 2000 

232.1400 

2.6000 

16 

5.2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

274 


75  YFAff  rrWPHWFWT  t  TSTTWH*  7AJJF  A 

Caces  No. :0961 10- SOLAR  PANEL,  3'  X  8'  096120-SOLAR, STORAGE  TANK, 1000GAL 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

|  $ 

|  HOURS 

!  ™ 

|  HOURS 

|  S 

|  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.9000 

349.8000 

1 .9500 

13 

0.0000 

0.0000 

O.OOOu 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

15.6000 

2194.2000 

7.8000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.nooo 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

?▼ 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.9000 

349.8000 

1.9500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 0962 10- PI  PE/FITTINGS,  PVC 

098111-BOILER  GAS  250  KBTU/HR 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

44.3300 

319.0918 

44.3300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

l 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

42.9000 

319.0918 

42.9000 

0.2870 

0.0265 

0.2870 

12 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

42.9000 

319.0918 

42.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

38.5700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

44.3300 

319.0918 

44.3300 

0.7041 

6.7575 

0.4955 

23 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

65.0000 

3169.4000 

32.5000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

Caces  No. :0981 12  BOILER  GAS  2000  K8TU/HR 

098113-BOILER  GAS  10,000  KBTU/HR 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

1 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43. 0*00 

2 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

3 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

4 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

49.6600 

0.0000 

49.6600 

5 

45 . 7600 

0.0000 

45.7600 

48.4900 

616.5808 

48.4900 

6 

50.8300 

3642.7006 

50.8300 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

7 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

8 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

9 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

53.4300 

0.0000 

53.4300 

10 

49.5300 

0.0000 

49.5300 

44.7200 

616.5808 

44.7200 

11 

47.0600 

3642.7006 

4  7.0600 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

12 

45 . 3700 

0.0000 

45.3700 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

13 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

14 

44 . 7200 

0.0000 

44.7200 

49.6600 

0.0000 

49.6600 

15 

45.7600 

0.0000 

45.7600 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

16 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

44.7200 

616.5808 

44.7200 

17 

47.0600 

3642.7006 

47.0600 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

18 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

19 

41 .6000 

0.0000 

41 .6000 

52.7800 

0.0000 

52.7800 

20 

48.8800 

0.0000 

48.8800 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

21 

41 .6000 

0.0000 

41.6000 

48.4900 

616.5808 

48.4900 

22 

50.8300 

3642.7006 

50.8300 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

23 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

184.6000 

15032.9200 

46. 1500 

24 

248.6900 

38160.0000 

62 . 1 725 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

25 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

275 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :098121 -BOILER  COAL  40,000  KBTU/HR  098122-BOILER  COAL  100,000  KBTU/H 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

| 

I  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  | 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

1 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

2 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

3 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

4 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

5 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

6 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

7 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

8 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

9 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

10 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

11 

124.8000 

0 . 0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

12 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

13 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

14 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

15 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

1154.6600 

148400.0000 

332.7350 

16 

1439.2300 

276766.0000 

409.1750 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

17 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

18 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

19 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

20 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

21 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

22 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

23 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

20800.0000 

636000.0000 

4160.0000 

24 

41600.0000 

1590000.0000 

8320.0000 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

25 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

Caces  No. :098131 -BOILER  OIL  250  KBTU/HR 

098132-BOILER  OIL  2000  KBTU/HR 

41.9900 

0.0000 

41 .9900 

1 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

2 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

3 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

4 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

5 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

58.6300 

222.5046 

58.6300 

6 

54 . 9900 

222.5046 

54.9900 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

7 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

8 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41 .9900 

9 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

10 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

58.6300 

222.5046 

58.6300 

11 

54.9900 

222.5046 

54.9900 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

12 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

13 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

14 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

15 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

16 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

58.6300 

222.5046 

58.6300 

17 

54.9900 

222.5046 

54.9900 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

18 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

19 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41 .9900 

20 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

21 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

58.6300 

222.5046 

58.6300 

22 

54 . 9900 

222.5046 

54.9900 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

23 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

65.0000 

3169.4000 

16.2500 

24 

184.6000 

15032.9200 

46.1500 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

25 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

Caces  No. :098133BOI LER  OIL  10,000  KBTU/HR 

098141-BOILER  GAS/OIL  2000  KBTU/H 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

1 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

2 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

3 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

4 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

5 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

59.9300 

248.1566 

59.9300 

6 

52.1300 

382.0134 

52.1300 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

7 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

8 

43.9400 

0 . 0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

9 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

10 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

59.9300 

248.1566 

59.9300 

11 

52.1300 

382.0134 

52.1300 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

12 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

13 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

14 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

15 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

16 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

59.9300 

248.1566 

59.9300 

17 

52.1300 

382.0134 

52.1300 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

18 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

19 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

20 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

21 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

59.9300 

248.1566 

59.9300 

22 

52.1300 

382.0134 

52.1300 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

23 

43.9400 

0.0000 

43.94  00 

248.6900 

38160.0000 

62 . 1 725 

24 

184.6000 

18689.9200 

46.1500 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

25 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

276 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :098142-BOILER  GAS/OIL  20000  KBTU  O98151-BOIIR.PNEUMAT.COAL  SPREAD. 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

j 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

j  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

!  ™ 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  I 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

1 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

2 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

3 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

4 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

5 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

54.4700 

6882.6118 

54.4700 

6 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

7 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

8 

221.7800 

1574.1000 

212.3550 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

9 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

10 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

54.4700 

6882.6118 

54.4700 

11 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

12 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

13 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

14 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

15 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

16 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

54.4700 

6882.6118 

54.4700 

17 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

18 

221.7800 

1574.1000 

212.3550 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

19 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

20 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

21 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

54.4700 

6882.6118 

54.4700 

22 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

2T 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

651.300 0 

7102 0.0000 

162.8250 

2- 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

25 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

Caces  No. :098161 -ASH  HANDLING  SYSTEM 

098171-FUEL  OIL  EQUIPMENT 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

1 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

2 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

3 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

4 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

5 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

6 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

7 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

332.1500 

1798.8200 

327.3400 

f 

5.1090 

5.3000 

2.5545 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

9 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

10 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

11 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

12 

2.6000 

302.1000 

1.3000 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

13 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

14 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

15 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

10400.0000 

212000.0000 

2600.0000 

16 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

17 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

18 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

19 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

20 

5.1090 

5.3000 

2.5545 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

21 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

22 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

23 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

332.1500 

1798.8200 

327.3400 

24 

2.6000 

302.1000 

1.3000 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

25 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

Caces  No. :098181 -CHEMICAL  FEED  SYSTEM  098191-FEED-WATER  SUPPLY 


|  0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

u.o5u0 

0.0000 

0.6500 

2 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

3.2500 

389.0200 

1.6250 

12 

28.6000 

2756.0000 

9.5333 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

3.2500 

389.0200 

1.6250 

24 

28.6000 

2756.0000 

9.5333 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

19.5000 

0.0000 

19.5000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :0981A1 -DEAERATOR  0981B1 -BLOWOFF  SYSTEM 


1  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 
;  S 

EQUIPMENT 
i  HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT  1 
HOURS  | 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.75  00 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.75  00 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

12 

2.6000 

147.3400 

1.3000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

260.0000 

21200.0000 

65.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

17  . 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

24 

2.6000 

147.3400 

1.3000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No . : 098 1 C 1  -  HOUSE  FURN .GAS  25KBTU/HR  0981C2-HOUSE  FURN.GAS  100KBTU/HR 


4.0300 

0.0000 

4.0300 

1 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

5 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

6 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.030" 

0.0000 

4.0300 

7 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7.358U 

312.7000 

7.3580 

8 

7.4100 

374.1800 

7.4100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

9 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

11 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10.4000 

355.1000 

5.2000 

12 

20.8000 

471.7000 

10.4000 

4.0300 

0.0000 

4.03 00 

13 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

15 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

17 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

18 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7.3580 

312.7000 

7.3580 

20 

7.4100 

374.1800 

7.4100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

21 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

22 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

23 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10.4000 

355.1000 

5.2000 

24 

20.8000 

471 .7000 

10.4000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

25 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

Caces  No. :0981C3-HOUSE  FURN.GAS  200KBTU/HR 

0981D1 -HOUSE  FURN. OIL  25KBTU/HR 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

6 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7.4100 

455.8000 

7.4100 

8 

8.7100 

444.1400 

8.7100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

9 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4 . 0300 

10 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

11 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1786.1000 

10.4000 

12 

10.4000 

848.0000 

5.2000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

13 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

15 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

17 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

18 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7.4100 

455.8000 

7.4100 

20 

8.7100 

444.1400 

8.7100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

21 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

22 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1786.1000 

10.4000 

24 

10.4000 

848.0000 

5.2000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

25 

5.3300 

0.0000 

5.3300 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :0981D2-HOUSE  TURN. OIL  100KBTU/HR  0981D3-HOUSE  FURN.OIL  200KBTU/HR 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

I  HOURS 

1  *R 

HOURS 

* 

HOURS 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

6 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8.7100 

484.4200 

8.7100 

8 

8.7100 

567.1000 

8.7100 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

9 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

10 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

11 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1358.4960 

10.4000 

12 

20.8000 

1595.3000 

10.4000 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

13 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

15 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

17 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

18 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

19 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8.7100 

484.4200 

8.7100 

20 

8.7100 

567.1000 

8.7100 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

21 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

22 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1358.4960 

10.4000 

20.8000 

1595.3000 

10.4000 

5.3300 

0.0000 

5. 3300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

Caces  No.  -.0981E1- HOUSE  TURN. ELECT  25KBTU/HR 

0981E2- HOUSE  FURN. ELECT 

’OOKBTU 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

2 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

3 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

4 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6 

1.9500 

0 . 0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

7 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6.2400 

212.0000 

6.2400 

r 

6.2400 

305.2800 

6.2400 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

9 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

11 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10.4000 

601.0200 

5.2000 

12 

20.8000 

751.2750 

10.4000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

13 

1.9500 

0.0000 

1 . 9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

14 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

15 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

16 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

17 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 .9500 

0.0000 

1 .9500 

18 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

19 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6.2400 

212.0000 

6.2400 

20 

6.2400 

305.2800 

6.2400 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

21 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

22 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

23 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10.4000 

601.0200 

5.2000 

24 

20.8000 

751.2750 

10.4000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

Z5 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

Caces  No. :0981E3- HOUSE  FURN .ELECT. 200KBTU/H 

0981 FO-CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.2400 

392.2000 

6.2400 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.8000 

954.0000 

10.4000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.2400 

392.2000 

6.2400 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

23 

0.0000 

0.0000 

O.OOOu 

20.8000 

954.0000 

10.4000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No.: 0981  GO -BASEBOARD  RADIATION  10  FT  0981H0-FINNED  RADIATOR,  WALL  10  F 


I  LABOR 

1  MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

HOURS 

j  YR 

|  HOURS 

$ 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

232.1400 

2.6000 

16 

5.2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0981 10-EXPANSION  TANK 

0981 J1 -STEAM  CONVERTOR, 

<300,000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

4 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

8 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

12 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

16 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

20 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

24 

7.3580 

832.1000 

3.6790 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 0981 K1 -  FLASH  TANK,  24  GAL. 

0981 L0- STORAGE  TANK,  DHU 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

2 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

4 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

7 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

9 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

10 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

12 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

14 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

15 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

17 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

19 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

20 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

22 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

24 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

25 

3.7330 

5.3000 

3.7330 
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25  YPAR  rnMPONPWT  1  I  ST  IMG*  70NE  8 

Caces  No. :0981M1 - INO.  FUR.,  GAS/OIL  500  MBU  0981H2- I ND.FURN. GAS/OIL  2000  MBTU 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

* 

|  HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

1 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

2 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

3 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

4 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

5 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

12.8700 

584.1236 

7.9300 

6 

15.2100 

1214.4208 

15.2100 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

7 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

8 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

9 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

10 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

11 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

12.8700 

584.1236 

7.9300 

12 

15.2100 

1214.4208 

15.2100 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

13 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

14 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

15 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

16 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

17 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

12.8700 

584.1236 

7.9300 

18 

15.2100 

1214.4208 

15.2100 

2.9900 

o.nooo 

2.9900 

19 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

20 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

21 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

22 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

12.8700 

584.1236 

7.9300 

? 

15.2100 

1214.4208 

15.2100 

65.0000 

6784.0000 

16.2500 

tn 

184.6000 

13780.0000 

46.1500 

Caces  No.: 098 1N0 -SURGE  TANK,  1000  GAL 

098411-PIPE/FITTINGS,  ST.  &  C.I. 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

L 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

5.2000 

1574.1000 

2.6000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

5.2000 

1574.1000 

2.6000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :098412-PIPE/FITT1NGS,  COPPER  098413-PIPE  AND  FITTINGS,  PVC 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.8190 

4.0704 

0.8190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

6.0190 

29.5104 

6.0190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

241.8000 

8034.8000 

120.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.5510 

51.0072 

2.7755 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. : 098414-PIPE  INSULATION  098421-GATE  VALVE,  3/8"  -  1  1/2“ 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  ™ 

[  HOURS 

I  * 

|  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

1.5119 

0.4452 

1.5119 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

9 

0.0000 

0.0000 

o.cooo 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0 . 2600 

17.9140 

0.2600 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

1.5119 

0.4452 

1 .5119 

91.0000 

954.0000 

91.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :098422-GATE  VALVE,  2"  -  3" 

098428-DRAIN  VALVE 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

16 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

Caces  No. :098429-RA0IATQfi 

VALVE  1" 

09842A- PRESSURE  REDUCER 

VALVE  2" 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

IP 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4300 

20.2248 

0.7150 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4300 

20.2248 

0.7150 

24 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

282 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :098437- STEAM  TRAP,  F  i  T,  <1"  09843A-PIPE  INSULATION 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  LABOR 

MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

YR 

1  HOURS 

* 

|  HOURS 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

8 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1? 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

1  j 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

16 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

91.0000 

954.0000 

91.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.: 098441 -CIRCULATION  PUMP,  <  1  HP 

098442-CIRCULATION  PUMP 

5  HP 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

3 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

4 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

5 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

6 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

7 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

d 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

9 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

10 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

11 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

12 

4.1990 

1272.0000 

2.0995 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

0.1092 

0.2736 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

15 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

16 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

17 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

18 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

20 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

21 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

24 

4.1990 

1272.0000 

2.0995 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

25 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

Caces  No. :098446-COND.  RCVR.,  10  -  15 

GAL. 

099111 -A/C 

OX  PACKAGE  5T 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

3 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .9487 

8.5012 

1.9487 

4 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

5 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

7 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1.9487 

8 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

10 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.9962 

37.1212 

3.9962 

12 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

14 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15.6000 

1908.0000 

7.8000 

16 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

19 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1.9487 

20 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

21 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

23 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1 .9487 

24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

283 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :0991 12-A/C  DX  PACKAGE  20T  099113-A/C  DX  PACKAGE  50T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

j 

1  LABOR 

!  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

|  $ 

|  HOURS 

!  YR 

|  HOURS 

|  S 

)  HOURS  1 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.230C 

o.oooc 

9.230C 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3 

11.830C 

0.0000 

11.8300 

9.230C 

o.oooc 

9.230C 

4 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9. 2300 

5 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

8 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

9 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

10 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

12 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

13 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

14 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

15 

1 1 .8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

16 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

17 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

18 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

20 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

23 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. :099121 -A/C  UINDOU  IT 

099122-A/C 

UINDOU  2T 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

2 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

3 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

4 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

5 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

6 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

7 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

8 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

9 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

10 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

12 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

7.6900 

13 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

14 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

15 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

16 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

17 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

18 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

19 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

20 

1 .6900 

0.0000 

1 .6900 

1 .6900 

0.0000 

1 .6900 

21 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

22 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

23 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

24 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

25 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

Caces  No. :099131 -  A/C  PAD  MT0 .  4T 

099132-A/C 

PAO  MOUNTED  20  TON 

4. 9400 

0.0000 

4.9400 

1 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

*5 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

3 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

4 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

5 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

6 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

7 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

8 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

9 

9.2300 

0 . 0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

10 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

11 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

12 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

13 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

14 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

15 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

16 

20.4100 

7950.0000 

6.8033 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

17 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

18 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

19 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

20 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

21 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

22 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

23 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

24 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

25 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

284 


25  YEAR  COHPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :099141 -CHILLER-AIR  COOL  RECIP.20T  099142-CHILLER  AIR  COOL  REC.50T 


|  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

1 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

2 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

3 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

4 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

5 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

6 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

7 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

8 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

10 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

11 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

12 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

13 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

14 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

15 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

.0.0000 

11.2450 

16 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

17 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

18 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

19 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

20 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

21 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

22 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

O'* 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

' 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

25 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

Caces  No. : 0991 43 -CHILLER  AIR  COOL  REC 

100T 

099144-CHILLER-AIR  COOL 

RECIP.  5T 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

1 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

2 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

o.ooco 

13.9750 

3 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

4 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

5 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

6 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

7 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

9 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

10 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

11 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

12 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

13 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

14 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

15 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

16 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

17 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

18 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

19 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

20 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

21 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

23 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

24 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

25 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

Caces  No. : 0991 45 -CHILLER  AIR  COOL  REC 

10T 

099146-CHILLER  AIR  COOL 

REC.  15T 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

2 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

3 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

4 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

5 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

6 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

8 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

9 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

10 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

13 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

15 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

16 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

18 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

19 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

20 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

21 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

22 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

23 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

24 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

25 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

285 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :0991 51 -CHILLER  WAT. COOL  REC.20T  099152-CHILLER  WAT. COOL  REC.50T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  $ 

1  HOURS 

i  YR 

HOURS 

S 

HOURS 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

Caces  No. :099153-CHI LLER  WAT. COOL  REC 

100T 

099154-CHILLER  WAT.  COOL  REC.  10T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.75C0 

0.0000 

11.3750 

4 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

Caces  No. : 0991 55 -CHI LLER  WAT. COOL  REC 

200T 

099161-CHILL.  HERMETIC  CENT.  100T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

286 


25  TEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  S 

Caces  No. :099T62 -CHILL.  HERMETIC  CENT.  300T  099163-CHILL.  HERMETIC  CENT.  900T 


i  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

!  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  S 

|  HOURS 

1  ™ 

j  HOURS 

1  * 

|  HOURS  I 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

o.oooc 

16.5750 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

2" 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

"s 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No. :099171-CHILL.  OPEN  CENT.  300T 

099172-CHILL.  OPEN  CENT 

900T 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

18 

33.1500 

0.0000 

16  5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No. :099181 -CHILL. DBL.BNDL.  HERM. 

1 00T 

099182-CHILL. DBL.BNDL.  HERM.300T 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

38.3500 

0.0000 

19.1750 1 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

4 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

5 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

6 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

7 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

8 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

9 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

10 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

15 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

16 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

19 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

20 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

23 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

24 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

287 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  S 

Caces  No. : 099183-CHILL. DBL.BNDL.  HERM.900T  099191-CHILL.  ONE  STG.  ABS.  100T 


I  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

| 

LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT  I 

j  HOURS 

1  S 

|  HOURS 

j  YR 

|  HOURS 

I  $ 

1  HOURS  I 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

4 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

5 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

6 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

7 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

8 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

9 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

10 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

15 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

16 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

19 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

20 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

23 

113.7500 

0 . 0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

24 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

Caces  No. :099192-CHILL.  ONE  STG.  ABS. 

300T 

099193-CHILL.  ONE  STG.  ABS.  900T 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

7 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

8 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

9 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

10 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

11 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

12 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

15 

16.7700 

0.  TOO 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

20 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

Caces  No. :0991A1 -CHILL .  TWO  STG.  ABS. 

300T 

0991A2-CHILL.  TWO  STG.  ABS.  900T 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

7 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

8 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

9 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

10 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

£.3850 

11 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

12 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

15 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3350 

17 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

20 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

15.6000 

0.0000 

7.8000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :0991B1 -AIR  COOLED  CONDENSER  5T  0991B2-AIR  COOLED  CONDENSER  20T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

i 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  ** 

!  HOURS 

1  * 

|  HOURS  1 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

i 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

2 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

3 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

4 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

5 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

6 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

7 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

8 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

9 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

10 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

11 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

12 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

13 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

14 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

16 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

17 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

18 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

19 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

20 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

21 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

22 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

23 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

2< 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

25 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

Caces  No. :099183-AIR  COOLED  CONDENSER 

50T 

0991B4-AIR 

COOLED  CONDENSER  100T 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

1 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

3 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

5 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

6 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

7 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

6 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

9 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

10 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

11 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

12 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

13 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

14 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

15 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

16 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

17 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

18 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

19 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

20 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

21 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

22 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

23 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

24 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

25 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

Caces  No. :0991C1 -COOLING  TOWER  50T 

0991 C2- COOLING  TOWER  100T 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

1 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

2 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

3 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

5 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

6 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

7 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

8 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

9 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

10 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

11 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

12 

14.1700 

0.0000 

7. 0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

13 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

14 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

15 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

16 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

17 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

18 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

19 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

20 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

21 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

22 

14.1700 

o.oOoo 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

23 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

24 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

25 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

289 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. : 099 1C3- COOLING  TOWER  300T  0991 C4- COOLING  TOWER  900T 


1  LA80R 

|  HOURS 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT  I 
HOURS  I 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

1 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

2 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

3 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

4 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

5 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

6 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

7 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

8 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

9 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

10 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

11 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

12 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

13 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

15 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

16 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

17 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

18 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

19 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

20 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

21 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

22 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

23 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

24 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

25 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

Caces  No.  .-099101 -EVAPORATIVE  CONDENSER  20T  099 1 D2  -  E  VAPOR  AT  I VE  CONDENSER  100T 


8.3200 

0.0000 

4.1600 

1 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

2 

13.65C0 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

3 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

4 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

5 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

6 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

7 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

8 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

liaKfl  y*-.. 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

15 

13.6500 

0 . 0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

16 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

18 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

19 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

20 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

21 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4 . 1600 

22 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

23 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

24 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

25 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

Caces  No. :0991D3-EVAPORATIVE  CONDENSER  300T 

0991 E0- EXPANS I ON  TANK 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1 . 5600 

4 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

8 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1 . 5600 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

12 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13 

0.0000 

0.0000 

o.oooo 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

16 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

20 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

24 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. : 0991  FI -REFRIG.  FAN  COIL  IT  0991F2-REFRIG.  FAN  COIL  3T 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

1  YR 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  I 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

?-> 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

Caces  No. :0991F3-R£FRIG.  FAN  COIL  5T 

099411-PIPE/FITTINGS  ST 

.&  C.l. 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

£ 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

10.7445 

41.3400 

5.3723 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 099412-PIPE/FITTINGS,  COPPER 

099413-PIPE  AND  FITTINGS,  PVC 

-0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.8190 

4.0704 

0.8190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.5510 

51.0072 

2.7755 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

6.0190 

29.5104 

6.0190 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No.: 099421 -GATE  VALVE,  3/8"  -  1  1/2"  099422-GATE  VALVE,  2"-3» 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

|  HOURS 

S  YR 

HOURS 

$ 

|  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3536 

0.4452 

0.3536 

8 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

16 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3536 

0.4452 

0.3536 

24 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.: 099428  DRAIN  VALVE 

099434-PIPE  INSULATION 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.00001  0.00001 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

12 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

16 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

91.0000 

901.0000 

91.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :099441-CIRCULATOR  PUMP,  <  1 

HP 

099442-5  TON  CHILLER  ACH  RECIP 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

3 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

4 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

5 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

6 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

7 

0. 1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

8 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

9 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

10 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

11 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

12 

15.6000 

1272.0000 

7.8000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

15 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1 .7596 

0.6955 

16 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

17 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

18 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

20 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

21 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

24 

15.6000 

1272.0000 

7.8000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

25 

0.1092 

0.2756 

0.1092 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :09A11 1 -MULTI -ZONE  6500  CFM  09A112-MULTI -ZONE  10,000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

|  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  | 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  *R 

|  HOURS 

1  * 

(  HOURS 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

1  1 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

K  | 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

iiiRfl 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

m . . 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

ii 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

8.7100 

90.5452 

5.3300 

12 

8.7100 

106.1060 

5.3300 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

13 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

14 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

15 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

16 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

36.4000 

5997.4800 

9.1000 

17 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

7. 1500 

68.8576 

4.5500 

18 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

19 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

20 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

21 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

22 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

25 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

Caces  No. :09A1 13-MULT l -ZONE  25,000  CFM 

09A114-MULTI -ZONE  50,000  CFM 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

1 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

2 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

3 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

4 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

5 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

6 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

l 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

9 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

10 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

11 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

9. 1000 

205.8308 

5.4600 

12 

9.4900 

277.6564 

5.8500 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

13 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

14 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

15 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.0400 

16 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

17 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

18 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

19 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

20 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

21 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

22 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

23 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

24 

7.9300 

17,-6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

25 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

Caces  No. :09A1 15-MULT I -ZONE  2500  CFM 

09A121 -DUA’ 

jUCT  6500  CFM 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

1 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

2 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

3 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

4 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

5 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

6 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

8 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

9 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

10 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

11 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

12 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

13 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

14 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

15 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

16 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

17 

36.4000 

5997.4800 

9.1000 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

18 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

19 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

20 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

21 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

22 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

23 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

24 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

25 

7.0200 

68.8576 

4.4850 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No.:09A122-DUAL  DUCT  10,000  CFM  09A123-DUAL  DUCT  25,000  CFM 


|  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

|  HOURS 

1  « 

|  HOURS 

|  $ 

1  HOURS 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

1 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

2 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

3 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

4 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

5 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

6 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

9 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

10 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

11 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

12 

8.9700 

203.7956 

5.3950 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

13 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

14 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

15 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

16 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

17 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

18 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

19 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

20 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

21 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

22 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

23 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

24 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

25 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

Caces  No. :09A124-DUAL  DUCT  50,000  CFM 

09A131-3  DK. MULTI  ZONE  6500  CFM 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

1 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

2 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

3 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

4 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

6 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

9 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9.3600 

277.6564 

5.7850 

8.7100 

90.5240 

5.3300 

7.8000 

171.6564 

5 .2650 

7. 1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

15 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

16 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

17 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

18 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

19 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

20 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

21 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

22 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

23 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

24 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

25 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

Caces  No. :09A132-3  DK. MULTI  ZONE  10,000  CFM  09A133-3  DK. MULTI  ZONE  25,000  CFM 


7.1500 

84.5032 

4.5500 

1 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

2 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

3 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

4 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

5 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

6 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

8 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

9 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

10 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

11 

7.5400 

128.344 8 

4.9400 

8.7100 

106.1908 

5.3300 

12 

9.1000 

181.3448 

5.7200 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

13 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

14 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

15 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

16 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

17 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

18 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

19 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

20 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

21 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

22 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

23 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

24 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

25 

7.5400 

128.3448 

4.9400 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :09A134-3  DK.MULTI  ZONE  50,000  CFM  09A141-D.D.  VARI.VOL.  6500  CFM 


I  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

S 

HOURS 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

1 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

2 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

3 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

4 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

5 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

6 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

8 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

9 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

10 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

11 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

9.4900 

257.7496 

6.1100 

12 

8.5800 

90.5452 

4.2900 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

13 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

14 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

15 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

16 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

17 

39.0000 

6572.0000 

9.7500 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

18 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

19 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

20 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

21 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

22 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

25 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

Caces  No. :09A142-D.D.  VAR I .VOL. 10000  CFM 

09A143-D.D 

VAR I .VOL. 25000  CFM 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

1 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

2 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

3 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3. 5100 

4 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

5 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

6 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

' 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

9 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

10 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

11 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

8.5800 

106.1908 

4.2900 

12 

8.9700 

195.6972 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

13 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

14 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

15 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

16 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

46.8000 

8904.0000 

11.7000 

17 

83.2000 

16960.0000 

20.8000 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

18 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

19 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

20 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

21 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84 . 5032 

3.5100 

22 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

23 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

24 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

25 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

Caces  No. :09A144-D.D.  VAR 

.VOL. 50000  CFM 

09A145-D.D 

VARI.VOL.  100,000CFM 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

1 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

2 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

3 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

4 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

5 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

6 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

8 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

9 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

10 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

11 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

9.3600 

2 16.5580 

4.6800 

12 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

13 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

14 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

15 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

16 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

115.7000 

29680.0000 

28.9250 

17 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

18 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

19 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

20 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

21 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

22 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

23 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

24 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

25 

7.8000 

287.9808 

3.9000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :09A151 -VARIABLE  VOLUME  6500  CFM  09A152-VARIABLE  VOLUME  10000  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

S 

HOURS 

YR 

HOURS 

% 

HOURS 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

7.8000 

12 

8.5800 

106.1908 

5 . 2650 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

17 

42.9000 

8050 . 7000 

10.7250 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A 153 -VAR I ABLE 

VOLUME  25000  CFM 

09A 154 -VAR I ABLE  VOLUME  50000  CFM 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

148.1668 

4.0950 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

17 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

20 

7.8000 

171  .6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No. :09A161 -TERM.  REHEAT  6500  CFM 

09A162-TERM.  REHEAT  10000  CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

9 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

13 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

22 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

25 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :09A163-TERH.  REHEAT  25000  CFM  09A164-TERM.  REHEAT  50000  CFH 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

i 

|  LABOR 

1  HATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

)  HOURS 

!  $ 

1  HOURS 

i  Y« 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  1 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

9 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

13 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

22 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

27 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

25 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

Caces  No. :09A171 -2  PIPE  INDUCTION  6500  CFH 

09A172-2  PIPE  INDUCTION 

10000  CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

9 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.48S0 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

13 

37. 7000 

6181 .9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

22 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

25 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

Caces  No. :09A173-2  PIPE  INDUCTION  25000  CFH 

09A174-2  PIPE  INDUCTION 

50000  CFH 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

9 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

13 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

22 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

25 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

297 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :09A181 -4  PIPE  INDUCTION  6500  CFM  09A182-4  PIPE  INDUCTION  10000  CFM 


|  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

I  LABOR 

|  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

!  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  yr 

|  HOURS 

1  HOURS  | 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A183-4  PIPE  INDUCTION  25000  CFM 

09A184-4  PIPE  INDUCTION 

50000  CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No.:09A191-2  PIPE  FAN  COIL  200  CFM 

09A192-2  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.04  00 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1 .0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

298 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No.:09A193-2  PIPE  FAN  COIL  600  CFM  09A194-2  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

EQUIPMENT 

| 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

|  YR 

|  HOURS 

|  % 

|  HOURS  1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.37 ^0 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.36C J 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.04  00 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

*>-> 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

O 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

Caces  No. :09A1A1-4  PIPE  FAN  COIL  200  CFM 

09A1A2-4  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

Caces  No . : 09A 1  A3 - 4  PIPE  FAN  COIL  600  CFM  09A1A4-4  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 


1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1 .0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

299 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :09A1B1 -UNIT  VENT  400  CFM  09A1B2-UNIT  VENT  1200  CFM 


1  ABOR 
FOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.82001  1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.820" 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1 .8200 

1  .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

■■ 

1.8200 

1 . 590C 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

23 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

25 

1 .8200 

1.5900 

1 .82 JO 

Caces  No. :09A1C1 -SIN . ZONE  DRAW  THRU  65U0CFM  09A1C2-SIN.ZONE  DRAW  THR.10000CFM 


7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7. 0200 

84.3032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

63.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A1C3- SIN. ZONE 

DRAW  THR.25000CFM 

09A1C4-SIN 

ZONE  DRAW  THR.50000CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7,4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

300 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :09A1C5-SIN.Z0NE  DRAUTHRU  1000CFM  09A1C6-SIN.Z0NE  ORAUTHRU  2500CFM 


|  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

|  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  yr 

1  HOURS 

|  % 

|  HOURS 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

1 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.020C 

16.1756 

7.0200 

2 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

3 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

4 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.02C0 

5 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

6 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

8 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

9 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

10 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

11 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

8.5800 

37.8632 

8.5800 

12 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

1  ;W» 

1272.0000 

3.900C 

13 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

1  lHl!l 

16.1756 

7.0200 

14 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

1  iVJii* 

16.1756 

7.0200 

15 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

1  »WA 

16.1756 

7.0200 

16 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

1  irTri 

16.1756 

7.0200 

17 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

18 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

19 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

20 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

21 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

22 

7.020C 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

?• 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.8000 

1272.0000 

3.9000 

25 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

Caces  No. :09A1D1 -UNIT  HEATER  400  CFH 

09A1D2-UNIT  HEATER  1200 

CFM 

1.8200 

1.5900 

1.3200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

£ 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

12 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

15 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1 .8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

23 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

Caces  No. :09A1D3-UNIT  HEATER  4000  CFM 

09A1D4-UNIT  HEATER  8000 

CFM 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

15 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

23 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  NO..-09A1D5-GASFIRED  RADIANT  HTR  50MBH  09A1E1-HEAT  PUMP  5T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  HOURS 

$ 

1  HOURS 

YR 

HOURS 

S 

HOURS 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

11 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

16 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

Caces  NO..-09A1E2-HEAT  PUMP  10T 

09A1E3-HEAT  PUMP  25T 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

5 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

8 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

9 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

10 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

12 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

13 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

14 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

15 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

16 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

17 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

18 

11.8300 

0 . 0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

20 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

23 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. :09A1E4 -  HEAT  PUMP  IT 

09A1G1 -DUCTCOI L  1-ROW  H 

W. 12X24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

2 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

4 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

5 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

6 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

7 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

8 

2.600f 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

9 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

10 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

21.3200 

262.8906 

21 .3200 

12 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

13 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

14 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15 

2.6000 

0.0000 

1 .3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

16 

2.6000 

0.0000 

1 .3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

17 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

18 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

19 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

20 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

21 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.64  00 

22 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

5.5380 

1272.0000 

2.7690 

23 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

24 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

25 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

302 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :09B211- FORCE  DRAFT  FAN  10,000  CFM  09B212-IND  DRAFT  FAN  10000  CFM 


1  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT  I 
HOURS 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

3 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

5 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

6 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

7 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

8 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

9 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

10 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

12 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

13 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4 200 

14 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

15 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

16 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

26.0000 

2851.4000 

6.5000 

17 

26.0000 

2929.8400 

6.5000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

18 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

19 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

20 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

21 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

22 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

?■* 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

25 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

Caces  No. :09C1 11 -EXHAUST  FAN  <200  CFM  09C IT 2- EXHAUST  FAN,  1000  CFM 


0.3250 

0.0000 

0.3250 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

£ 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

10 

2.3400 

21.6876 

2.3400 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7150 

22.5568 

0.7150 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.2500 

41.5838 

3.2500 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

5.2000 

296.8000 

2.6000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C1 13-EXHAUST  FAN  10,000  CFM 

09C1 14-EXHAUST  FAN  25,000  CFM 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

3 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

5 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

6 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

7 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

8 

5.9800 

120.3524 

2.9900 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

9 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

10 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4 200 

21.9208 

4.4200 

11 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

12 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

13 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

14 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

15 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

26.0000 

1805.1800 

6.5000 

16 

26.0000 

4112.8000 

6.5000 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

17 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

18 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

19 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

20 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

21 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

22 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

23 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

24 

5.9800 

120.3524 

2.9900 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

25 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

303 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :09C1 15-EXHAUST  FAN  50,000  CFH  09C1 16-EXHAUST  FAN,  5000  CFH 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

HOURS 

t 

HOURS 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

3 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5.9800 

173.3524 

5.2000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

12 

2.6000 

21.6876 

1.9500 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

13 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

32.5000 

5406.0000 

8.1250 

16 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

i.4200 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

23 

15.6000 

1632.4000 

7.8000 

5.9800 

173.3524 

5.2000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C121 -AIR  CURTAIN,  1000  CFH 

09C210-METAL  FLUE/CHIMNEY 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

13 

9.1000 

124.0200 

4.5500 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

25 

9.1000 

124.0200 

4.5500 

Caces  No. :09O510-ROQM  HUMIDI FIER, FLOOR  TYPE  09E1 1 1 -THERMOSTATS/PNEUMAT ICS 


0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0 . 0000 

0.6500 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

O.LOOO 

0.6500 

6 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.00  TO 

0.6500 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4 . 7700 

1.0400 

20 

0.7800 

187.2278 

0.7800 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

24 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

304 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :09E 11 2- HUMIDITY  SENSOR  09E113-FLOW  SENSOR 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

|  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

!  * 

1  HOURS 

1  w 

[  HOURS 

1  * 

|  HOURS  I 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.300C 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2’ 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2, 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09E114-RADIATI0N  SENSOR 

09E1 15-WIND  VELOCITY  SENSOR 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1 .3000 

e 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

jia»  •Ei 

0.0000 

1 .3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

t  •yi* 

0.0000 

1.3000 

12 

0.7800 

45.5270 

0.7800 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

-.iiLi 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

77.1150 

0.7800 

23 

0.7800 

45.5270 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09E 116- PRESSURE 

SENSOR 

09E121 -DAMPER  CONTROLLER/ELECT. 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3C00 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

2.6000 

287.2070 

2.6000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

58.3000 

0.7800 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

305 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  8 

Caces  No. :09E131 -SIMPLEX  AIR  COMPR.,1  HP  111200-OVERHEAD  SERVICE,  SPLICE 


LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

HOURS 

» 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

4 

0.0000 

0.0000 

o.cooc 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

10 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

12 

7.5750 

1.0600 

7.5750 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

15 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

24 

7.5750 

1.0600 

7.5750 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

306 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caces  No. :091 110-GAS  METER  091210-PIPE/FITTINGS,  STEEL/IRON 


1  LAtiOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

s 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

o.ooco 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3900 

98.5800 

0.3900 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

?T 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

? 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :091220-PRESS.  REDUCING  VALVE,  .5" 

091230-PRESS.  REDUCING  VALVE,  2" 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

5 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

r 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

10 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.2600 

19.0800 

0.2600 

11 

0.6240 

323.3000 

0.3120 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

o.ooco 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

16 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

21 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.2600 

19.0800 

0.2600 

22 

0.6240 

323.3000 

0.3120 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :092110-OIL  STORAGE  TANK,  275  GAL. 

092120-OIL 

FILTER 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0. 1040 

3.3920 

0.1040 

2.6000 

164.3000 

1.3000 

24 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caces  No. :092130-FUEl  LEVEL  METER  092310-PIPE/FITTINGS,  COPPER 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

)  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

C.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

a 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

o.ooco 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

5.7356 

11.2148 

2.9601 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

620.1000 

1.3000 

20 

55.5100 

1113.0000 

27.7550 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0931 10-LPG  STORAGE  TANK,  1000  GAL 

093310-PIPE/F I TNGS, STEEL/ 1  RON 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0. 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

1574.1000 

2.6000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0941 10-STEAM  CONVERTOR,  <300,000  094120-FLASH  TANK,  24  GAL. 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

2 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

3 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

4 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

5 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

6 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

7 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

9 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0 . 0923 

10 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

11 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0390 

0 . 0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

13 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

14 

0 . 0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

15 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

17 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

18 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

20 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

7.3580 

832.1000 

3.6790 

21 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

23 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

24 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

25 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caces  No. : 094130-STEAM  REG.  VALVE  2“  094150-COND.  METER, <300  #/HR. 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

|  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

|  s 

1  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

1  HOURS  I 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

O.OOOC 

2 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

O.OOOC 

0.0000 

0.0000 

4 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

3.2500 

626.9900 

3.2500 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2T 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.6500 

1007.0000 

0.6500 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :094210-RAD1ATOR 

VALVE  1" 

0943 10- CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

inS  1 1  iii 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

"'ll 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

MM!  t  1  III 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.: 094320 -BASEBOARD  RADIATION  10  FT 

094330- FINNED  RADIATOR, 

WALL  10  F 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

232.1400 

2.6000 

14 

5.2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

309 


pc  yc*p  rnMPPHIFIJT  I  TCTIfcifi*  7frtJF  O 

Caces  No. : 0961 10-SOLAR  PANEL,  3'  X  8'  0961 20- SOLAR , STORAGE  TANK, 1000GAL 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  t 

|  HOURS 

1  « 

1  HOURS 

I  5 

1  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

o.oooc 

3 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.9000 

349.8000 

1.9500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

15.6000 

2194.2000 

7.8000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.9000 

349.8000 

1.9500 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 096210- PI  PE/FITTINGS,  PVC 

0981 11 -BOILER  GAS  250  KBTU/HR 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

43.5500 

319.0918 

43.5500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

44.9800 

319.0918 

44.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.2870 

0.0265 

0.2870 

12 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

43.5500 

319.0918 

43.5500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

44.3300 

319.0918 

44.3300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

65.0000 

3169.4000 

32.5000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.7041 

6.7575 

0.4955 

24 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

Caces  No. :0981 12- BOILER  GAS  2000  KBTU/HR 

098113-BOILER  GAS  10,000  KBTU/HR 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

1 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

2 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

3 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

4 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

55.7700 

616.5808 

55.7700 

5 

51.8700 

3642.7006 

51.8700 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

6 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

7 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

8 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

9 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

59.5400 

616.5808 

59.5400 

10 

55.6400 

3642.7006 

55.6400 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

11 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

12 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

13 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

14 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

55.7700 

616.5808 

55.7700 

15 

51.8700 

3642.7006 

51.8700 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

16 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

17 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

18 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

19 

41 .6000 

0.0000 

41.6000 

58.8900 

616.5808 

58.8900 

20 

54.9900 

3642.7006 

54.9900 

184.6000 

15032.9200 

46.1500 

21 

248.6900 

38160.0000 

62 . 1 725 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

22 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

23 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

24 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

25 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

310 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caces  No. :098121  -BORER  COAL  40,000  K8TU/HR  098122-BOILER  COAL  100,000  KBTU/H 


|  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

1  HOURS 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

1 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

Mai 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

ii 

'.24.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

12 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

13 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

1154.0100 

148400.0000 

332.0850 

14 

1438.5800 

276766.0000 

408.5250 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

15 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

16 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

17 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

18 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

o.cooo 

70.1350 

19 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

20 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

20800.0000 

636000.0000 

4160.0000 

21 

41600.0000 

1590000.0000 

8320.0000 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

22 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

2" 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

■V 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

25 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

Caces  No. :098131 -BOILER  OIL  250  KBTU/HR 

098132-BOILER  OIL  2000  KBTU/HR 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

1 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

2 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

3 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

4 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

59.2800 

Z22. 5046 

59.2800 

5 

55.6400 

222.5046 

55.6400 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

6 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

7 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

l 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

9 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

59.2800 

222.5046 

59.2800 

10 

55.6400 

222.5046 

55.6400 

41 .9900 

0.0000 

41.9900 

11 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

12 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

13 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

14 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

59.2800 

222.5046 

59.2800 

15 

55.6400 

222.5046 

55.6400 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

16 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

17 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

18 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

19 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

58.6300 

222.5046 

58.6300 

20 

54.9900 

222.5046 

54.9900 

65.0000 

3169.4000 

16.2500 

21 

184.6000 

15032.9200 

46.1500 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

22 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

23 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

24 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

25 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

Caces  No. :098133-B01 LER  OIL  10,000  KBTU/HR 

098141-BOILER  GAS/OIL  2000  KBTU/H 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

1 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

2 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

3 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

4 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

60.5800 

248.1566 

60.5800 

5 

52.7800 

382.0134 

52.7800 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

6 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

7 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

8 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

9 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

60.5800 

248.1566 

60.5800 

10 

52.7800 

382.0134 

52.7800 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

11 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

12 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

13 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

14 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

60.5800 

248.1566 

60.5800 

15 

52.7800 

382.0134 

52.7800 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

16 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

17 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

18 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

19 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

59.9300 

248.1566 

59.9300 

20 

52.1300 

382.0134 

52.1300 

248.6900 

38160.0000 

62.1725 

21 

184.6000 

18689.9200 

46.1500 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

22 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

23 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

24 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

25 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

311 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caces  No. :098142-BOILER  GAS/OIL  20000  K8TU  098151 -BOILR.PNEUMAT. COAL  SPREAD. 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

|  HOURS 

YR 

HOURS 

% 

1  HOURS 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

1 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

2 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

3 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

4 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

55.1200 

6882.6118 

55.1200 

5 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

6 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

7 

222.1700 

1574.1000 

212.7450 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

8 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

9 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

55.1200 

6882.6118 

55.1200 

10 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

11 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

12 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

13 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

14 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

55.1200 

6882.6118 

55.1200 

15 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

16 

222.1700 

1574.1000 

212.7450 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

17 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

18 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

19 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

54.4700 

6882.6118 

54.4700 

20 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

651.3000 

71020.0000 

162.8250 

21 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

22 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

23 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

24 

221.7800 

1574.1000 

212.3550 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

25 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

Caces  No. :098161 -ASH  HANDLING  SYSTEM 

098171-FUEL  OIL  EQUIPMENT 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

1 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

2 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

3 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

4 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

5 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

6 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

333.0600 

1798.8200 

328.2500 

7 

5.1090 

5.3000 

2.5545 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

8 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

9 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

10 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

11 

2.6000 

302.1000 

1.3000 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

12 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

13 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

10400.0000 

212000.0000 

2600.0000 

14 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

15 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

16 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

17 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

18 

5.1090 

5.3000 

2.5545 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

19 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

20 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

332.1500 

1798.8200 

327.3400 

21 

2.6000 

302.1000 

1.3000 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

22 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

23 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

24 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

25 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

Caces  No. :098181 -CHEMICAL 

FEED  SYSTEM 

098191 -FEED-UATER  SUPPLY 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

3.2500 

389.0200 

1.6250 

11 

28.6000 

2756.0000 

9.5333 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

19.5000 

0 . 0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

3.2500 

389.0200 

1.6250 

21 

28.6000 

2756.0000 

9.5333 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

312 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caces  No. :0981A1 -DEAERATOR  0981B1 -BLOUOFF  SYSTEM 


|  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

| 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

I  HOURS 

1  YR 

[  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

19.5 000 

0.0000 

9.7500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

11 

2.6000 

147.3400 

1.3000 

19.5000 

•  0.0000 

9.7500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

260.0000 

21200.0000 

65.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

21 

2.6000 

147.3400 

1.3000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

?T 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

?4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0981C1 -HOUSE  FURN. GAS  25KBTU/HR 

098 1C2- HOUSE  FURN. GAS  100KBTU/HR 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

1 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

5 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

6 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7.3580 

312.7000 

7.3580 

7 

7.4100 

374.1800 

7.4100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

6 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

9 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10.4000 

355.1000 

5.2000 

11 

20.8000 

471.7000 

10.4000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

12 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

13 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

15 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

17 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7.3580 

312.7000 

7.3580 

18 

7.4100 

374.1800 

7.4100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

20 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10.4000 

355.1000 

5.2000 

21 

20.8000 

471.7000 

10.4000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

22 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

23 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

24 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

25 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

Caces  No. : 0981 C3- HOUSE  FURN .GAS  200K8TU/HR  0981D1-HOUSE  FURN.OIL  25ICBTU/HR 


4.0300 

0.0000 

4.0300 

1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

6 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7.4100 

455.8000 

7.4100 

7 

8.7100 

444.1400 

8.7100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

8 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

9 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1786.1000 

10.4000 

11 

10.4000 

848.0000 

5.2000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

12 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

13 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

15 

5.3300 

0.0000 

5.330C 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

17 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7.4100 

455.8000 

7.4100 

18 

8.7100 

444.1400 

8.7100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

20 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1786.1000 

10.4000 

21 

10.4000 

848.0000 

5.2000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

22 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

24 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

25 

5.3300 

0.0000 

5.3300 
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yfap  rnMPniiFUT  i  7owf  o 

Caces  No. :0981D2-HOUSE  FURN.01L  100KBTU/HR  0981D3-HOUSE  FURN.01L  20QKBTU/HR 


I  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  I 

1  HOURS 

* 

|  HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

6 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8.7100 

484.4200 

8.7100 

7 

8.7100 

567.1000 

8.7100 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

9 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

10 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1358.4960 

10.4000 

11 

20.8C00 

1595.3000 

10. 4000 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

12 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

13 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

15 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

17 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8.7100 

484.4200 

8.7100 

18 

8.7100 

567.1000 

8.7100 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

19 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1358.4960 

10.4000 

21 

20.8000 

1595.3000 

10.4000 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

22 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

24 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

25 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

Caces  No. : 0981  El  -  HOUSE  FURN. ELECT  25KBTU/HR 

0981E2- HOUSE  FURN. ELECT 

100K8TU 

1 .9500 

0.0000 

1 .9500 

1 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

2 

1.9500 

0.0000 

1 . 9500 

1 .9500 

0.0000 

1 .9500 

3 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

4 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

6 

1  .9500 

C.0000 

1.9500 

6.2400 

212.0000 

6.2400 

7 

6.2400 

305.2800 

6.2400 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

8 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

9 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10.4000 

601.0200 

5.2000 

11 

20.8000 

751.2750 

10.4000 

1.9500 

0.0000 

1 . 9500 

12 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

13 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

14 

1 .9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

15 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

16 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

17 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6.2400 

212.0000 

6.2400 

18 

6.2400 

305.2800 

6.2400 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

19 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

20 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10.4000 

601.0200 

5.2000 

21 

20.8000 

751.2750 

10.4000 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

22 

1 .9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

23 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

24 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

25 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

Caces  No. :0981E3-HOUSE  FURN .ELECT .200KBTU/H 

0981 F0-CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.2400 

392.2000 

6.2400 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.8000 

954.0000 

10.4000 

11 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

1 .9500 

0.0000 

1 .9500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1  9500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.2400 

392.2000 

6.2400 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1 .9500 

20 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

20.8000 

954.0000 

10.4000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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PS  yf ip  rrwpnuFUT  i i QTiun-  7nur  0 

Caccs  No. :0981G0-BASEBQARD  RADIATION  10  FT  0981H0- FINNED  RADIATOR,  WALL  10  F 


I  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

I  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  YR 

i  HOURS 

1  * 

[  HOURS  ! 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

232.1400 

2.6000 

14 

5.2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

?■* 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

? 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. -.098110-EXPANSION  TANK 

0981J1-STEAM  CONVERTOR, 

<300,000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

4 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

o.oooo 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

7 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

E 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

11 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0. 0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

14 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

17 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

21 

7.3580 

832.1000 

3.6790 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

Caces  No. :0981K1- FLASH  TANK,  24  GAL. 

0981L0-STORAGE  TANK,  DHU 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

2 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

4 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

7 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

8 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

10 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

11 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

13 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

14 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

16 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

17 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

19 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

21 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

22 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

24 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

25 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

315 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caces  No. :0981M1- IND.  FUR.,  GAS/OIL  500  MBU  0981M2- INO. FURN. GAS/OIL  2000  MBTU 


|  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

1 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

2 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

3 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

4 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

5 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

12.8700 

584.1236 

7.9300 

6 

15.2100 

1214.4208 

15.2100 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

7 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

8 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

9 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

10 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

11.4400 

584.1236 

7.2150 

11 

11.4400 

1214.4208 

11.4400 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

12 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

13 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

14 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

15 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

16 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

11.4400 

584.1236 

7.2150 

17 

11.4400 

1214.4208 

11.4400 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

18 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

19 

4.8100 

0.0000 

■4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

20 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

21 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

12.8700 

584.1236 

7  9300 

22 

15.2100 

1214.4208 

15.2100 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

23 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

65.0000 

6784.0000 

16.2500 

24 

184.6000 

13780.0000 

46.1500 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

25 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

Caces  NO..-0981N0  SURGE  TANK,  1000  GAL 

098411 -PI PE/ FITTINGS,  ST.  &  C.I. 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

5.2000 

1574.1000 

2.6000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

1574.1000 

2.6000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.:098412  PIPE/FITTIi GS,  COPPER  098413-PIPE  AND  FITTINGS,  PVC 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.ouoo 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1646 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.8190 

4.0704 

0.8190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

6.0190 

29.5104 

6.0190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

241.8000 

8034.8000 

120.9000 

5.5510 

51.0072 

2.7755 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

31ft 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caces  No. :098414-PIPE  INSULATION  098421 -GATE  VALVE,  3/8"  -  1  1/2" 


I  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  W 

[  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0,0000 

0.0000 

O.OOOC 

O.OOOC 

O.OOOC 

2 

O.OOOC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

O.OOOC 

O.OOOC 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.338C 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

O.OOOC 

O.OOOC 

5 

O.OOOC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

O.OOOC 

O.OOOC 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

1.5119 

0.4452 

1.5119 

0.3380 

2.0776 

0.338C 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

O.OOOC 

O.OOOC 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.2600 

17.9140 

0.2600 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

1.5119 

0.4452 

1.5119 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2~- 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

91.0000 

954.0000 

91.0000 

?r 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :098422-GATE  VALVE,  2"  -  3" 

098428-DRAIN  VALVE 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

7 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

14 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

21 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

Caces  No. :0984 29-RADIATOR 

VALVE  1" 

0984 2A- PRESSURE  REDUCER 

VALVE  2" 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4300 

20.2248 

0.7150 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4300 

20.2248 

0.7150 

21 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

317 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caces  No. :098437- STEAM  TRAP,  F  &  T,  <1“  09843A-PIPE  INSULATION 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

I 

I  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  ™ 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.0000 

0.0000 

O.OOOo 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

7 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

14 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

17 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

21 

91.0000 

954.0000 

91.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

Caces  No. : 098441 -CIRCULATION  PUMP,  < 

HP 

098442-CIRCULATION  PUMP 

5  HP 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

3 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

4 

0.7124 

35 . 0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

5 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

6 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

7 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

8 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

9 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

10 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

11 

4.1990 

1272.0000 

2.0995 

0.1092 

0.2756 

12 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

15 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

16 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

17 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

18 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

20 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

21 

4.1990 

1272.0000 

2.0995 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

24 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

25 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caces  No. :099112-A/C  OX  PACKAGE  20T  099113-A/C  DX  PACKAGE  50T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

| 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

1  yr 

|  HOURS 

S'  * 

|  HOURS  1 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

5 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

8 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

9 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

10 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

12 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

13 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

14 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

15 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

16 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

17 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

18 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

20 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

?. 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

C* 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. :099121 -A/C  WINDOW  IT 

099 122 -A/C 

WINDOW  2T 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

2 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

3 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

4 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

5 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

6 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

7 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

f 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

9 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

10 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

12 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

i  1.6900 

0.0000 

1.6900 

13 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

14 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

15 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

16 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

17 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

18 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

19 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

20 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

21 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

22 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

23 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

24 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

25 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

Caces  No. :099131 -A/C  PAD  MTD .  4T 

099132-A/C 

PAD  MOUNTED  20  TON 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

2 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

3 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

4 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

5 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

6 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

7 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

8 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

9 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

10 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

11 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

12 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

13 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

14 

20.4100 

7950.0000 

6.8033 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

15 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

16 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

17 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

18 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

19 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

20 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

21 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

22 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

23 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

24 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

25 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

319 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caces  No. :099141 -CHILLER-AIR  COOL  RECIP.20T  099142-CHILLER  AIR  COOL  REC.50T 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

1  HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

1 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

2 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

3 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

4 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

5 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

6 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

7 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

8 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

10 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

11 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

12 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

13 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

14 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

15 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

16 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

17 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

18 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

19 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

20 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

21 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

22 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

23 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

24 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

25 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

Caces  No. :099143-CHILLER  AIR  COOL  REC 

100T 

099144-CHILLER-AIR  COOL 

RECIP.  5T 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

1 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

2 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

3 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

4 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

5 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

6 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

7 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

8 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

9 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

10 

12.090 0 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

11 

12.0900 

0 . 0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

1? 

12.0900 

0 . 0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

13 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

14 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

15 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

16 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

17 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

18 

12.0900 

0 . 0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

19 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

20 

12.0900 

0 . 0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

21 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

23 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

24 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

25 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

Caces  No. : 0991 45 -CHILLER  AIR  COOL  REC 

10T 

099146-CHILLER  AIR  COOL 

REC.  15T 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

2 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

3 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

4 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

5 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

6 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

7 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

8 

22.7500 

0 . 0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

9 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

10 

22  .  7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

11 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12 

22.7500 

0 . 0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8  .  7750 

13 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

15 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

16 

22 . 7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

18 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

19 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

20 

22.7500 

0 . 0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

21 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

22 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

23 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

24 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

25 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

320 


25  TEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caces  No. :099151- CHILLER  WAT. COOL  REC.20T  099152-CHILLER  WAT. COOL  REC.50T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

j  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  y  R 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS  1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

1 1 .3750 

2 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.750C 

0.0000 

11.3750 

3 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.750C 

0.0000 

11.375C 

4 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

27 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

Caces  No.  .-099153-CHILLER  WAT. COOL  REC 

100T 

099154-CHILLER  WAT.  COOL  REC.  10T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22 . 7500 

0.0000 

11.3750 

20 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22 . 7500 

0.0000 

11.3750 

24 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

Caces  No. : 0991 55 -CHILLER  WAT. COOL  REC 

200T 

099161-CHILL.  HERMETIC  CENT.  100T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22 . 7500 

0.0000 

11.3750 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

33. 1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22 . 7500 

0.0000 

11.3750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22 . 7500 

0.0000 

11.3750 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

321 


YFAP  rCMPnUPMT  I  I^TTUfl*  7DUF  9 

Caces  No. : 099162-CHILL.  HERMETIC  CENT.  300T  099163-CHILL.  HERMETIC  CENT.  900T 


1  LABOR 
j  HOURS 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No. :099171 -CHILL.  OPEN  CENT.  300T  099172-CHILL.  OPEN  CENT.  900T 


86.4500 

0.0000 

43.2250 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

16 

33.1500 

0 . 0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

22 

33.1500 

o.onoo 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

•  3.2250 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

45.2250 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No. : 0991 81 -CHILL .OBL .BNDL .  HERM 

100T 

099182-CHILL. DBL. BNDL.  HERM.300T 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19. 1750 

2 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

4 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

5 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

6 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

7 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

8 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

9 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

10 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

15 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

16 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

19 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

20 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

23 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

24 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  20NE  9 

Caces  No. : 099183 -CHILL .DSL .8NDL .  HERM.900T  099191-CHILL.  ONE  STG.  ABS.  100T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

S 

1  HOURS 

YR 

HOURS 

1  * 

1  HOURS 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

4 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

5 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

6 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

7 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

8 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

9 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

10 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

15 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

16 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

19 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

20 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

?7 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

?- 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

Caces  No. :099192-CHILL.  ONE  STG.  ABS. 

300T 

099193-CHILL.  ONE  STG.  ABS.  900T 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

7 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

E 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

9 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

10 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

11 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

12 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

15 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

20 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

Caces  No. : 0991 A1 -CHILL.  TWO  STG.  ABS. 

300T 

0991A2-CHILL.  TWO  STG.  ABS.  900T 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

7 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

8 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

9 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

10 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

11 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

12 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

15.6000 

u.oooo 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

15 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

20 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

323 


ok  yc*p  rrwpnwPUT  i ictiwh-  7 hup  q 

Caces  No. :0991B1 -AIR  COOLED  CONDENSER  5T  0991B2-AIR  COOLED  CONDENSER  20T 


I  LABOR 

1  MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

j  HOURS 

|  S 

HOURS 

|  YR 

HOURS 

S 

HOURS 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

1 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

2 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

3 

2.3400 

0.0000 

1 . 1 700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

4 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

5 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.34 00 

0.0000 

2.3400 

6 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

7 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

8 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

9 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

10 

2.3400 

0.0000 

1 . 1 700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

11 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

12 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

13 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

14 

2.3400 

0.0000 

1 .1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

16 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

17 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

18 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

19 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

20 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

21 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

22 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

23 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

24 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

25 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

Caces  No. :0991B3-AIR  COOLED  CONDENSER 

SOT 

0991B4-AIR 

COOLED  CONDENSER  100T 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

1 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

3 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

5 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

6 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

7 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

8 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

9 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

10 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

11 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

12 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

13 

4.1600 

0.0000 

2.0 800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

14 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

15 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

16 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

17 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

18 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

19 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

20 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

21 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

22 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

23 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

24 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

25 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

Caces  No. :0991C1 -COOLING  TOWER  50T 

0991 C2- COOLING  TOWER  100T 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

1 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

2 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

3 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

5 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

6 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

7 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

8 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

9 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

10 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

11 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

12 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

13 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4 . 5500 

0.0000 

2.2750 

14 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

15 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

16 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

17 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

18 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

19 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

20 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

21 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

22 

14.1700 

0  0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

23 

14.1700 

-.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

24 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

25 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

324 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caces  No. :0991C3-C0OLING  TOWER  300T  0991C4-COOLING  TOWER  900T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

|  HOURS 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

1 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

2 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

3 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

4 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

5 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

6 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

7 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

8 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

9 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

10 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

11 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

12 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

13 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

15 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

16 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

17 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

18 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

19 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

20 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

21 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

22 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

24 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

2D 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

Caces  No. :099101 -EVAPORATIVE  CONDENSER  20T 

0991D2-EVAPORATIVE  CONDENSER  100T 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

1 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

2 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

3 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

4 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

5 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

6 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

7 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

B 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

9 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

10 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

11 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

12 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

13 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

14 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

15 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

16 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

18 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

19 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

20 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

21 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

22 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

23 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

24 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

25 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

Caces  No. :0991D3-EVAPORATIVE  CONDENSER  300T  0991E0-EXPANSION  TANK 


3.1200 

0.0000 

1.5600 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

4 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

7 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

11 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1 . 5600 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

14 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

17 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

21 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

24 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

325 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caces  No. : 0991  FI -REFRIG.  FAN  COIL  IT  0991F2-REFRIG.  FAN  COI  -  3T 


j  LA80R 

|  MATERIALS 

EQUIPMENT 

I  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

|  $ 

|  HOURS 

YR 

|  HOURS 

|  $ 

1  HOURS 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

Caces  No. :0991F3-REFRIG.  FAN  COIL  5T 

099411 -PIPE/FITTINGS  ST 

&  C.I. 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

10.7445 

41  .3400 

5.3723 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 0994 12- PI  PE/FITTINGS,  COPPER 

099413-PIPE  AND  FITTINGS,  PVC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

o.oooo 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.8190 

4 . 0704 

0.8190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.5510 

51.0072 

2.7755 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

6.0190 

29.5104 

6.0190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caces  No.: 099421 -GATE  VALVE,  3/8"  -  1  1/2"  099422-GATE  VALVE,  2"-3" 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3536 

0.4452 

0.3536 

7 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

;•  m B 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.cooo 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3536 

0.4452 

0.3536 

21 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 . 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.  .-099428 -DRAIN  VALVE 

099434 -PI PE  INSULATION 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

7 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

11 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

14 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

17 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

21 

91.0000 

901.0000 

91.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

25 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

Caces  No. -.099441 -CIRCULATOR  PUMP,  *  1 

HP 

099442-5  TON  CHILLER  ACH  RECIP 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

3 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

4 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

5 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

6 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

7 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

8 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

9 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

10 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

11 

15.6000 

1272.0000 

7.8000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

12 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

15 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

16 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

17 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

18 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

20 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

21 

15.6000 

1272.0000 

7.8000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

24 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

25 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

327 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Cace;  No. :09A1 1 1 -MULTI -ZONE  6500  CFM  09A1 12-MULTI -ZONE  10,000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

j  HOURS 

1  s 

|  HOURS 

1  yr 

1  HOURS 

1  $ 

|  HOURS 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

1 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

2 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

3 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

4 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

5 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

6 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

8 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

10 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

11 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

8.7100 

90.5452 

5.3300 

12 

8.7100 

106.1060 

5.3300 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

13 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

14 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

15 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

16 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

17 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

36.4000 

5997.4800 

9.1000 

18 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

19 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

20 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

21 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

22 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

23 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

24 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

25 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

Caces  No. :09A1 13-MULT I -ZONE  25,000  CFM 

09A1 14-MULT I -ZONE  50,000  CFM 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

1 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

2 

7.9300 

171 .6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

3 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

4 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

5 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

6 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

8 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

9 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

10 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

11 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

9.1000 

205.8308 

5.4600 

12 

9.4900 

277.6564 

5.8500 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

13 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

14 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

15 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

16 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

17 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

18 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

19 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

20 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

21 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

22 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

23 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

24 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

25 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

Caces  No. :09A115  MULTI-ZONE  2500  CFM 

09A 121 -DUAL 

DUCT  6500  CFM 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

1 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

2 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

3 

7.0200 

68  8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

4 

7.0200 

68.3576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

5 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

fy 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

/ 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

8 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

9 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

10 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

11 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

12 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

13 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

14 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

15 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

16 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

S3. 2120 

4.5500 

17 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

18 

36.4000 

5997.4800 

9.1000 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

19 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

20 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

21 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

22 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

23 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

24 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

25 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caccs  No. :09A 122 -DUAL  DUCT  10,000  CFM  09A123-DUAL  DUCT  25,000  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

t 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

1 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

2 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

3 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

4 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

5 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

6 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

9 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

10 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

11 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

12 

8.9700 

203.7956 

5.3950 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

13 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

14 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

15 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

16 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

17 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

18 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

19 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

20 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

21 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

22 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

2 7 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

*V 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

25 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

Caces  No. :09A124-DUAL  DUCT  50,000  CFM 

09A131-3  DK. MULTI  ZONE  6500  CFM 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

1 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

2 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

3 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

4 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

6 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

9 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

10 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

11 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9.3600 

277.6564 

5.7850 

12 

8.7100 

90.5240 

5.3300 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

13 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

14 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

15 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

16 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

17 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

18 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

19 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

20 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

21 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

22 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

23 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

24 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

25 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

Caces  No. :09A132-3  DK. MULTI  ZONE  10,000  CFM  09A133-3  DK. MULTI  ZONE  25,000  CFM 


7.1500 

84.5032 

4.5500 

1 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

2 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

3 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

4 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

5 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

6 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

8 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

9 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

10 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

11 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

8.7100 

106.1908 

5.3300 

12 

9.1000 

181.3448 

5.7200 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

13 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

14 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

15 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

16 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

17 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

18 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

19 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

20 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

21 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

22 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

23 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

24 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

25 

7.5400 

128.3448 

4.9400 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caces  No. :09A134-3  DK. MULTI  ZONE  50,000  CFM  09A141-D.D.  VARI.VOL.  6500  CFM 


LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

S 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

YR 

1  LABOR 

|  HOURS 

1  MATERIALS 

1  * 

1  EQUIPMENT 
i  HOURS 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

1 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

2 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

3 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

4 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

5 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

6 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

8 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

9 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

10 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

11 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

9.4900 

257.7496 

6.1100 

12 

8.5800 

90.5452 

4.2900 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

13 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

14 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

15 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

16 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

17 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

18 

39.0000 

6572.0000 

9.7500 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

19 

;• 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

20 

7. 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

21 

7.02u0 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

22 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

23 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

24 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

25 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

Caces  No.  .-09A142-D.D.  VAR  I  .VOL .  10000  CFM  09A143-D.D.  VARI  .VOL. 25000  CFM 


7.0200 

84.5032 

3.5100 

1 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

2 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

3 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

4 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

5 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

6 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

8 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

9 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

10 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

11 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

8.5800 

106.1908 

4.2900 

12 

8.9700 

195.6972 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

13 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

14 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

15 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

16 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

17 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

46.8000 

8904.0000 

11.7000 

18 

83.2000 

16960.0000 

20.8000 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

19 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

20 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

21 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

22 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

23 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

24 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

25 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

Caces  No. :09A144-D .0 .  VARI .VOL .50000  CFM  09A145-D.D.  VARI.VOL.  lOO.OOOCFM 


7.8000 

171.6564 

3.9000 

1 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

2 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

3 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

4 

7.8000 

287.9808 

3.9C00 

7.8000 

171-6564 

3.9000 

5 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

6 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

1 "1 .6564 

3.9000 

8 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

9 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

1u 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

11 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

9.3600 

216.5580 

4.6800 

12 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

13 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

14 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

15 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

16 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

17 

7.8000 

287.9808 

3 . 9000 

115.7000 

29680.0000 

28.9250 

18 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

19 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

20 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

21 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

22 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

23 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

24 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

25 

7.8000 

287.9808 

3.9000 
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og  yf  ad  rrMPnyFUT  i icTiyn*  7ny f  q 

Caces  No. :09A151 -VARIABLE  VOLUME  6500  CFM  09A152-VARIABLE  VOLUME  10000  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

t 

|  HOURS  | 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

7.8000 

12 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

18 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

' 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A1 53 -VARIABLE 

VOLUME  25000  CFM 

09A1 54 -VARIABLE  VOLUME  50000  CFM 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

148.1668 

4.0950 

12 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

’7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

18 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No. :09A161 -TERM.  REHEAT  6500  CFM 

09A162-TERM.  REHEAT  10000  CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

8 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

12 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

20 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7:0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

24 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

331 


Caces  No. :09A1 73-2  PIPE  INDUCTION  25000  CFM 


09A174-2  PIPE  INDUCTION  50000  CTM 


7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

71.5000 

15274.6000 

17.8730 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

71 .5000 

15274.6000 

17.8750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

113. 1000 

22853.6000 

28.2750 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

YFAR  POMPHUFUT  I  I  c; T  I  *  7HWF  9 

Caces  No. :09A181 -4  PIPE  INDUCTION  6500  CFM  09A182-4  PIPE  INDUCTION  10000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

I  LABOR 

I  MATERIALS 

|  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

|  % 

|  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

|  S 

1  HOURS  1 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

' 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A183-4  PIPE  INDUCTION  25000  CFM 

09A184-4  PIPE  INDUCTION 

50000  CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No. :09A191 -2  PIPE  FAN  COIL  200  CFM 

09A192-2  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.04  00 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

333 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caces  No. :09A193-2  PIPE  FAN  COIL  600  CFM  09A194-2  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 


1  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

% 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1  .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1 . 0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.04  00 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

iSSSlBGBiB 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

lifesiB  r 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

Caces  No. :09A1A1 -4  PIPE  FAN  COIL  200  CFM  09A1A2-4  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 


1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1 . 0400 

6.3600 

1  .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1  .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .04 00 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1 . 0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

Caces  No. :09A1A3-4  PIPE  FAN  COIL  600  CFM 

09A1A4-4  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.04  00 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

334 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

C aces  No. :09A1B1 -UNIT  VENT  400  CFM  09A1B2-UNIT  VENT  1200  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMCNT 

LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

[  HOURS 

YR 

HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

15 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1 . 8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

27 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

pi 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

Caces  No. :09A1C1 -SIN.ZONE 

DRAU  THRU  6500CFM 

09A1C2-SIN 

ZONE  DRAU  THR . 10000CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No . : 09A 1 C3 -SIN. ZONE 

DRAU  THR.25000CFM 

09A1C4-SIN 

ZONE  DRAU  THR.50000CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6364 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

PS  Y FAD  rrMDDIIPUT  I  7f>4JP  O 

Caces  Mo. :09A1C5-SIN.20NE  DRAWTHRU  1000CFM  09A1C6-SIN.ZONE  DRAWTHRU  2500CFM 


1  LABOR 

1  HOURS 

MATERIALS 

% 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

1 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

*> 

C. 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

3 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

4 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

5 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

6 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

8 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

9 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

10 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

11 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.8000 

1272.0000 

3.9000 

12 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

13 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

14 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

15 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

16 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

17 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

18 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

19 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

20 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

21 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

22 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

23 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.8000 

1272.0000 

3.9000 

24 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

25 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

Caces  No. :09A1D1 -UNIT  HEATER  400  CFM  09A1D2-UN1T  HEATER  1200  CFM 


1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1  .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1 .8200 

1.5900 

1 .8200 

15 

1.8200 

1 . 5900 

1. 8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1  .8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1  .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1  .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1 .5900 

1.8200 

23 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

Caces  No. :09A1D3-UN I T  HEATER  4000  CFM 

09A1D4-UNIT  HEATER  8000 

CFM 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

1 .8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

i .«?nn 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1 .8200 

1 .5900 

1 .8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

15 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

23 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caces  No. :09A1D5-GASEIRED  RADIANT  HTR  50MBH  09A1E1-HEAT  PUMP  5T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

1  HOURS 

YR 

HOURS 

t 

HOURS 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

5 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

?y 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

Caces  No. :09A1E2-HEAT  PUMP  10T 

09A1E3-HEAT  PUMP  25T 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

5 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

e 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

9 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

o.oooo 

9.2300 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

o.oooc 

9.2300 

SfiBiK 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

fiaiiiB  MRS 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

iBBR 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

18 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

20 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

23 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. :09A1E4-KEAT  PUMP  IT 

09A1G1 -DUCTCOIL  1-ROW  H 

U. 12X24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

2 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

4 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

5 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

6 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

7 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

8 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

9 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

10 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

21.3200 

262.8906 

21.3200 

12 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

13 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

14 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

16 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

17 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

18 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

19 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

20 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

21 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

22 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

23 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

5.5380 

1272.0000 

2.7690 

24 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

25 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

337 


PS  YP  AD  rnMPfWPWT  I  TSTTUn-  7nwp  Q 

Caces  No. :09B21 1 -FORCE  DRAFT  FAN  10,000  CFM  098212-IND  DRAFT  FAN  10000  CFH 


1  LABOR 

1  HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

1 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

2 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

3 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

5 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

6 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

7 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

6 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

9 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

10 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

12 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

13 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

14 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

15 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

26.0000 

2851.4000 

6.5000 

16 

26.0000 

2929.8400 

6.5000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

17 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

18 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

19 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

20 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

21 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

22 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

23 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

24 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

25 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

Caces  No. :09C1 11 -EXHAUST  FAN  <200  CFM  09C1 12-EXHAUST  FAN,  1000  CFM 


0.3250 

0.0000 

0.3250 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

10 

2.3400 

21 .6876 

2.3400 

1.0400 

22.5568 

1.0400 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

3.2500 

41.5838 

3.2500 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

20 

5.2000 

296.8000 

2.6000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

22.5568 

1.0400 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C1 13-EXHAUST  FAN  10,000  CFM 

09C1 14 -EXHAUST  FAN  25,000  CFM 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

1 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

3 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

5 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

6 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

5 . 9800 

43.6084 

5.2000 

7 

5.9800 

120.3524 

2.9900 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

8 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

9 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

10 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

12 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

13 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

26.0000 

1805.1800 

6.5000 

14 

26.0000 

4112.8000 

6.5000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

15 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

16 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

17 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

18 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

19 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.420O 

21.9208 

4.4200 

20 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

21 

5 . 9800 

120.3524 

2.9900 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

22 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

23 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

24 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

25 

4.4200 

67.3524 

2.2100 
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?S  YFAD  rOMPDUFliT  I  t^TTUn-  7HNF  Q 

Caces  No. :09C1 15-EXHAUST  FAN  50,000  CFH  .  09C1 16-EXHAUST  FAN,  5000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

|  S 

|  HOURS 

1  « 

[  HOURS 

1  s 

|  HOURS 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5.9800 

173.3524 

5.2000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

12 

2.6000 

21.6876 

1.9500 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

'32.5000 

5406.0000 

8.1250 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5.9800 

173.3524 

5.2000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

7 

15.6000 

1632.4000 

7.8000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C121 -AIR  CURTAIN,  1000  CFM 

09C210-METAL  FLUE/CHIMNEY 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

f 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

12 

9.1000 

124.0200 

4.5500 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

24 

9.1000 

124.0200 

4.5500 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 0905 10- ROOM  HUMIDIFIER, FLOOR  TYPE  09E1 11 -THERMOSTATS/PNEUMATICS 


0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.7800 

187.2278 

0.7800 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 
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25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  9 

Caces  No. :09E112-HUMIDITY  SENSOR  09E113-FL0W  SENSOR 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT  I 

1  HOURS 

* 

|  HOURS 

j  YR 

HOURS 

S 

1  HOURS  1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

A 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09E1 14- RAD  I  AT  ION  SENSOR 

09E1 15 -WIND  VELOCITY  SENSOR 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0 . 0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0 . 0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

12 

0.7800 

45.5270 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

77.1150 

0.7800 

24 

0.7800 

45.5270 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09E1 16-PRESSURE 

SENSOR 

09E121 -DAMPER  CONTROLLER/ELECT. 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

2.6000 

287.2070 

2.6000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1  3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.7800 

58.3000 

0.7800 

24 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25  TEAR  COMPONENT  II STING:  ZONE  9 

Caces  No. :09E131 -SIMPLEX  AIR  COMPR.,1  HP  IT 12000VERHEAD  SERVICE,  SPLICE 


1  LABOR 
|  HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

7.5750 

1.0600 

7.5750 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

hliiiiB 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

pfifsiK 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

BiiB 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

2~* 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

7.5750 

1.0600 

7.5750 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. : 091 110- GAS  METER  091210-PIPE/FITTINGS,  STEEL/IRON 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

j  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

|  YR 

HOURS 

I  * 

|  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

• 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

0.0000 

o.oooc 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

C.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

o.oooc 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0 . 5900 

98.5800 

0.3900 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooc 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

O.OOOC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 091220-PRESS.  REDUCING  VALVE,  .5“ 

091230-PRESS.  REDUCING  VALVE,  2“ 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

5 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

10 

0.1300 

C.0000 

0.1300 

0.2600 

19.0800 

0.2600 

11 

0.6240 

323.3000 

0.3120 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

16 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2600 

19.0800 

0.2600 

21 

0.624C 

323.3000 

0.3120 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0921 10-OIL  STORAGE  TANK,  275  GAL. 

092120-OIL 

FILTER 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0. 1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.1040 

7 . 3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.1040 

3 . 3920 

0. 1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.1040 

3.3920 

0. 1040 

2.6000 

164.3000 

1.3000 

22 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.1040 

3 . 3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

342 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. : 092130- FUEL  LEVEL  METER  092310-PIPE/FITTINGS,  COPPER 


1  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

s 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

s 

EQUIPMENT 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.1846 

0.0848 

:.1846 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

15 

5.7356 

11.2148 

2.9601 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

55.5100 

1113.0000 

27.7550 

0.0000 

o.cooo 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

620.1000 

1.3000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2Z 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

-if 

L-  ■* 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0931 10-LPG  STORAGE  TANK,  1000  GAL  093310-PIPE/FITNGS.STEEL/IRON 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

1574.1000 

2.6000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0941 10-STEAM  CONVERTOR,  <300,000 

094120-FLASH  TANK,  24  GAL. 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

2 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

3 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

4 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

5 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

6 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

8 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

9 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

10 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

11 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

12 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

14 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

15 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

16 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

17 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

7.3580 

832.1000 

3.6790 

18 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

20 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

21 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

22 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

23 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

24 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

343 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No.: 094 130- STEAM  REG.  VALVE  2"  094150-COND.  METER, <300  #/HR. 


1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

1  5 

1  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

1.9500 

626.9900 

1.9500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.6500 

1007.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 094210-RADIATOR 

VALVE  1" 

094310-CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

o.cooo 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 094320 -BASEBOARD  RADIATION  10  FT 

094330- FINNED  RADIATOR, 

UALL  10  F 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 . 2000 

232.1400 

2.6000 

12 

5.2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 . 2000 

232.1400 

2.6000 

24 

5.2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

344 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. :0961 10-SOLAR  PANEL,  3'  X  8'  096120-SOLAR, STORAGE  TANK, 1000GAL 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

j  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.9000 

349.8000 

1.9500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

15.6000 

2194.2000 

7.8000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.9000 

349.8000 

1.9500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :09621 O-PIPE/FITTINGS,  PVC 

0981 11 -BOILER  GAS  250  KBTU/HR 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

43.5500 

319.0918 

43.5500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

"T 

/ 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

42.9000 

319.0918 

42.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.2870 

0.0265 

0.2870 

13 

43.5500 

319.0918 

43.5500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

42.9000 

319.0918 

42.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

65.0000 

3169.4000 

32.5000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

43.5500 

319.0918 

43.5500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

Caces  No. :0981 12-BOILER  GAS  2000  KBTU/HR  098113-BOILER  GAS  10,000  KBTU/HR 


38.6100 

0.0000 

38.6100 

1 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

2 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

3 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

4 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

55.7700 

616.5808 

55.7700 

5 

51.8700 

3642.7006 

51.8700 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

6 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

7 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

8 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

44.7200 

616.5808 

44.7200 

9 

47.0600 

3642.7006 

47.0600 

53.4300 

0.0000 

53.4300 

10 

49.5300 

0.0000 

49.5300 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

11 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

12 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

45.3700 

616.5808 

45.3700 

13 

47.7100 

3642.7006 

47.7100 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

14 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

49.6600 

0.0000 

49.6600 

15 

45.7600 

0.0000 

45.7600 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

16 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

44.7200 

616.5808 

44.7200 

17 

47.0600 

3642.7006 

47.0600 

184.6000 

15032.9200 

46.1500 

18 

248.6900 

38160.0000 

62.1725 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

19 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

20 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

21 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

22 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

55.7700 

616.5808 

55.7700 

23 

51.8700 

3642.7006 

51.8700 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

24 

44.7200 

0.0000 

44 . 7200 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

25 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

?*»  YFAP  rnMPflUFWT  )  T^TIMG-  7ftk|F  10 

Caces  No. :098121 -BOILER  COAL  40,000  KBTU/HR  098122-BOILER  COAL  100,000  K8TU/H 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

HOURS 

t 

HOURS 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

1 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

2 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

3 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

4 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

5 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

6 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

7 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

8 

125.4500 

0.0000 

80 . 7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

9 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

10 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

11 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

1154.6600 

148400.0000 

332.7350 

12 

1439.2300 

276766.0000 

409.1750 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

13 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

14 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

15 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

16 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

17 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

20800.0000 

636000.0000 

4160.0000 

18 

41600.0000 

1590000.0000 

8320.0000 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

19 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

20 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

21 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

22 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

23 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

24 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

25 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

Caces  No. :098131 -BOILER  OIL  250  KBTU/HR 

098132-BOILER  OIL  2000  KBTU/HR 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

1 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

2 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

3 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

4 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

59.2800 

222.5046 

59.2800 

5 

55.6400 

222.5046 

55.6400 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

6 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

7 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

8 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

58.6300 

222.5046 

58.6300 

9 

54.9900 

222.5046 

54.9900 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

10 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

11 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

12 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

59.2800 

222.5046 

59.2800 

13 

55.6400 

222.5046 

55.6400 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

14 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

15 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

16 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

58.6300 

222.5046 

58.6300 

17 

54.9900 

222.5046 

54.9900 

65.0000 

3169.4000 

16.2500 

18 

184.6000 

15032.9200 

46.1500 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

19 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

20 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

21 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

22 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

59.2800 

222.5046 

59.2800 

23 

55.6400 

222.5046 

55.6400 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

24 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

25 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

Caces  No. :098133-BOILER  OIL  10,000  KBTU/HR  098141 -BOI LER  GAS/OIL  2000  KBTU/H 


52.6500 

0.0000 

52.6500 

1 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

2 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

3 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

4 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

60.5800 

248.1566 

60.5800 

5 

52.7800 

382.0134 

52.7800 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

6 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

7 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

8 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

59.9300 

248.1566 

59.9300 

9 

52.1300 

382.0134 

52.1300 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

10 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

11 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

12 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

60.5800 

248.1566 

60.5800 

13 

52.7800 

382.0134 

52.7800 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

14 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

15 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

16 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

59.9300 

248.1566 

59.9300 

17 

52.1300 

382.0134 

52.1300 

248.6900 

38160.0000 

62.1725 

18 

184.6000 

18689.9200 

46.1500 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

19 

43.2900 

0 . 0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

20 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

21 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

22 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

60.5800 

248.1566 

60.5800 

23 

52.7800 

382.0134 

52.7800 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

24 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

25 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. .-098142-BOILER  GAS/OIL  20000  K8TU  098151  -BOILR.PNEUMAT. COAL  SPREAD. 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

I  * 

|  HOURS 

i  YR 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS  I 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

1 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

2 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

3 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

4 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

55.1200 

6882.6118 

55.1200 

5 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

6 

220.8700 

1574.1000 

211.4450 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

7 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

8 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

54.4700 

6882.6118 

54.4700 

9 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

10 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

11 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

12 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

55.1200 

6882.6118 

55.1200 

13 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

14 

220.8700 

1574.1000 

211.4450 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

15 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

16 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

54.4700 

6882.6118 

54.4700 

17 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

651.3000 

71020.0000 

162.8250 

18 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

19 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

20 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

21 

221.2600 

1574.1000 

211.8350 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

22 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

55.1200 

6882.6118 

55.1200 

2Z 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

24 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

25 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

Caces  No. :098161 -ASH  HANDLING  SYSTEM 

098171-FUEL  OIL  EQUIPMENT 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

1 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

2 

3.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

3 

3.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

4 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

5 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

332.1500 

1798.8200 

327.3400 

6 

5.1090 

5.3000 

2.5545 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

7 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

8 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

9 

2.6000 

302.1000 

1.3000 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

10 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

11 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

10400.0000 

212000.0000 

2600.0000 

12 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

13 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

14 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

15 

5.1090 

5.3000 

2.5545 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

16 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

17 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

332.1500 

1798.8200 

327.3400 

18 

2.6000 

302.1000 

1.3000 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

19 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

20 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

21 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

22 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

23 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

10400.0000 

212000.0000 

2600.0000 

24 

5.1090 

5.3000 

2.5545 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

25 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

Caces  Mo. :098181 -CHEMICAL 

FEED  SYSTEM 

0981 91 -FEED -WATER  SUPPLY 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

19.5000 

0.0000 

19.5Q00 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

3.2500 

389.0200 

1.6250 

9 

28.6000 

2756.0000 

9.5333 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

3.2500 

389.0200 

1.6250 

18 

28.6000 

2756.0000 

9.5333 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

347 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. :0981A1 -DEAERATOR  0981B1-BLOWOFF  SYSTEM 


1  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

s 

EQUIPMENT 

HOURS 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

9 

2.6000 

147.3400 

1.3000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

260.0000 

21200.0000 

65.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

18 

2.6000 

147.3400 

1.3000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

260.0000 

21200.0000 

65.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0981C1 -HOUSE  FURN .GAS  25KBTU/HR  0981C2-HOUSE  FURN.GAS  100KBTU/HR 


4.0300 

0.0000 

4.0300 

1 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

5 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7.3580 

312.7000 

7.3580 

6 

7.4100 

374.1800 

7.4100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

8 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10.4000 

355.1000 

5.2000 

9 

20.8000 

471.7000 

10.4000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

11 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

12 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

13 

4 . 0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7.3580 

312.7000 

7.3580 

15 

7.4100 

374.1800 

7.4100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

17 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10.4000 

355.100 0 

5.2000 

18 

20.8000 

471.7000 

10.4000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

20 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

21 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

22 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

23 

4.0300 

0.0000 

4.030C 

7.3580 

312.7000 

7.3580 

24 

7.4100 

374.1800 

7.4100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

25 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

Caces  No. : 0981 C3- HOUSE  FURN.GAS  200KBTU/HR 

0981D1 -HOUSE  FURN. OIL  25KBTU/HR 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7.4100 

455.8000 

7.4100 

6 

8.7100 

444.1400 

8.7100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

8 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1786.1000 

10.4000 

9 

10.4000 

848.0000 

5.2000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

11 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

12 

5.3300 

0 . 0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

13 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7.4100 

455.8000 

7.4100 

15 

8.7100 

444.1400 

8.7100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

17 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1786.1000 

10.4000 

18 

10.4000 

848.0000 

5.2000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

20 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

21 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

22 

5 . 3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7.4100 

455.8000 

7.4100 

24 

8.7100 

444.1400 

8.7100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

25 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No.: 0981 02 -HOUSE  FURN. OIL  100KBTU/HR  098103-HOUSE  FURN.01L  2Q0K8TU/HR 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

5.3300 

0.0000 

5.33001  1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8.7100 

484.4200 

8.7100 

6 

8.7100 

567.1000 

8.7100 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1358.4960 

10.4000 

9 

20.8000 

1595.3000 

10.4000 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

10 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

11 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

12 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

13 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8.7100 

484.4200 

8.7100 

15 

8.7100 

567.1000 

8.7100 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

17 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1358.4960 

10.4000 

18 

20.8000 

1595.3000 

10.4000 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

19 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

21 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

22 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

2^ 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8.7100 

484.4200 

8.7100 

24 

8.7100 

567.1000 

8.7100 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

2> 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

Caces  No. :0981E1 -HOUSE  FURN. ELECT  25KB TU/ HR 

0981 E2- HOUSE  FURN. ELECT 

100KBTU 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

2 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

3 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

4 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6.2400 

212.0000 

6.2400 

6 

6.2400 

305.2800 

6.2400 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

7 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

& 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10.4000 

601.0200 

5.2000 

9 

20.8000 

751.2750 

10.4000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

11 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

12 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

13 

1.9500 

0.0000 

1 . 9500 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

14 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6.2400 

212.0000 

6.2400 

15 

6.2400 

305.2800 

6.2400 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

16 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

17 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10.4000 

601.0200 

5.2000 

18 

20.8000 

751.2750 

10.4000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

19 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

20 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

21 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

22 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

23 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

6.2400 

212.0000 

6.2400 

24 

6.2400 

305.2800 

6.2400 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

25 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

Caces  No. :0981E3- HOUSE  FURN. ELECT. 200KBTU/H 

0981 F0- CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.2400 

392.2000 

6.2400 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.8000 

954.0000 

10.4000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.2400 

392.2000 

6.2400 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.8000 

954.0000 

10.4000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.2400 

392.2000 

6.2400 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

349 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. : 0981  GO -BASE BOARD  RAOIATION  10  FT  0981H0- FINNED  RADIATOR,  UALL  10  F 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

HOURS 

t 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

232.1400 

2.6000 

12 

5.2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

232.1400 

2.6000 

24 

5.2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0981 IO-EXPANSION  TANK 

0981 Jl -STEAM  CONVERTOR, 

<300,000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

9 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

12 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

15 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

18 

7.3580 

832.1000 

3.6790 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

21 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

24 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0981K1 -  FLASH  TANK,  24  GAL.  0981L0-STORAGE  TANK,  DHU 


0.0390 

0.0000 

0.0390 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

2 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

3 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

6 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

8 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

9 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

10 

0.0000 

0.0000 

0 . 0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

11 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

12 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

13 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

15 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

16 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

18 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

19 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

21 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

22 

3.7330 

5 . 3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

24 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

25 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

350 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  20NE  10 

Caces  No. :0981H1 - INO.  FUR.,  GAS/OIL  500  MBU  0981M2- 1  NO. FURN. GAS/OIL  2000  HBTU 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  | 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

1 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

2 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

3 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

4 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

5 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

12.8700 

584.1236 

7.9300 

6 

15.2100 

1214.4208 

15.2100 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

7 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

8 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

9 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

10 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

11.4400 

584.1236 

7.2150 

11 

11.4400 

1214.4208 

11.4400 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

12 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

13 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

14 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

15 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

12.8700 

584.1236 

7.9300 

16 

15.2100 

1214.4208 

15.2100 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

17 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

18 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

19 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

20 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

11.4400 

584.1236 

7.2150 

21 

11.4400 

1214.4208 

11.4400 

65.0000 

6784.0000 

16.2500 

22 

184.6000 

13780.0000 

46.1500 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

23 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

24 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

25 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

Caces  No. :0981N0-SURGE  TANK,  1000  GAL 

098411-PIPE/FITTINGS,  ST.  &  C.I. 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

1574.1000 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

kSfliBpMMi 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

1574.1000 

2.6000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

o.ooon 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :09841 2-PI  PE/FITTINGS,  COPPER  098413-PIPE  AND  FITTINGS,  PVC 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.8190 

4.0704 

0.8190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

6.0190 

29.5104 

6.0190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.5510 

51.0072 

2.7755 

18 

241.8000 

8034.8000 

120.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

351 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No.  : 098414-PIPE  INSULATION  098421 -GATE  VALVE,  3/8'*  -  1  1/2" 


LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

HOURS 

S 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

1.5119 

0.4452 

1.5119 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.2600 

17.9140 

0.2600 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

1.5119 

0.4452 

1.5119 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

91.0000 

954.0000 

91.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.2600 

17.9140 

0.2600 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.: 098422  GATE  VALVE,  2"  -  3“  098428-DRAIN  VALVE 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

6 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

12 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

18 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

24 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 098429-RADIATOR  VALVE  1"  09842A - PRESSURE  REDUCER  VALVE  2" 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

1.4300 

20.2248 

0.7150 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.ooon 

0. 00(10 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4300 

20.2248 

0.7150 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.9000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No.:098437-STEAM  TRAP,  F  &  T,  <1"  09843A-PIPE  INSULATION 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

S 

HOURS 

'i  R 

HOURS 

* 

)  HOURS 

0.6500 

0.0000 

Ip 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1  ‘f 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

1  $  lit 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1 L'  i  !ri 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

‘jftJK  1  $  iTi 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

f  „  k  .]v|  rmm 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

ii 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

12 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

18 

91.0000 

954.0000 

91.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

7' 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 098441-CIRCULATION  PUMP,  <  1  HP 

098442-CIRCULATION  PUMP 

5  HP 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

3 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

5 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

6 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

7 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

8 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

9 

4.1990 

1272.0000 

2.0995 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

10 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

11 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

12 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

15 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

16 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

17 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

18 

4.1990 

1272.0000 

2.0995 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

20 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

21 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

24 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

25 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

Caces  No. : 098446 -COND.  RCVR.,  10  -  15 

GAL. 

0991 11 -A/C  DX  PACKAGE  5T 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1.9487 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.9962 

37.1212 

3.9962 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1 .9487 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

...... 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

11 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15.6000 

1908.0000 

7.8000 

12 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

14 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1.9487 

15 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

16 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.9962 

37.1212 

3.9962 

18 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

20 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1 .9487 

21 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

23 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15.6000 

1908.0000 

7.8000 

24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

353 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. :0991 12-A/C  DX  PACKAGE  20T  099113-A/C  DX  PACKAGE  50T 


I  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

I  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  ™ 

[  HOURS 

1  * 

I  HOURS  1 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

o.oooc 

9.2300 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

o.oooc 

9.2300 

3 

11.8300 

o.oooc 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

5 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

o.oooc 

9.2300 

6 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

8 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

9 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

10 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

12 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

13 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

14 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

15 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

16 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

17 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

18 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

20 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

23 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. : 0991 21 -A/C  WINDOW  IT 

099122-A/C 

WINDOW  2T 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

2 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

3 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

4 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

5 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

6 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

7 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

8 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

9 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

10 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

12 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

13 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

14 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

15 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

16 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

17 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

18 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

19 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

20 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

21 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

22 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

23 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

24 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

25 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

Caces  No. :099131 -A/C  PAD  MTD.  AT 

099132-A/C 

PAD  MOUNTED  20  TON 

A. 9400 

0.0000 

4.9400 

1 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

2 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

3 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

4 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

5 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

6 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

7 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

8 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

9 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

10 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

11 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

12 

20.4100 

7950.0000 

6.8033 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

13 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

14 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

15 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

16 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

17 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

18 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

19 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

20 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

21 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

22 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

23 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

24 

20.4100 

7950.0000 

6.8033 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

25 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

354 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. :099141 -CHILLER-AIR  COOL  RECIP.20T  099142-CHILLER  AIR  COOL  REC.50T 


I  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

t 

|  HOURS 

YR 

|  HOURS 

;  s 

1  HOURS 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

1 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

2 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

3 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

4 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

5 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

6 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

7 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

8 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

10 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

11 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

12 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

13 

27.95'jO 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

14 

27.95*^ 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

15 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

16 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

17 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

18 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

o.cooo 

11.2450 

19 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

20 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

21 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

22 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

(-- 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

25 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

Caces  No. :099143-CHILLER  AIR  COOL  REC 

1 00T 

099144-CHILLER-AIR  COOL 

RECIP.  5T 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

1 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

2 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

3 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

4 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

5 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

6 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

7 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

8 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

9 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

10 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

11 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

12 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

13 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

14 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

15 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

16 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

17 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

18 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

19 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

20 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

21 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

23 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

24 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

25 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

Caces  No. :099145-CHILLER  AIR  COOL  REC 

10T 

099146-CHILLER  AU  500L 

REC.  15T 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

2 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

3 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

4 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

5 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

6 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

8 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

9 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

10 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

13 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

15 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

16 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

18 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

19 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

20 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

21 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

22 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

23 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

24 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

25 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

355 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. :099151 -CHILLER  WAT. COOL  REC.20T  099152-CHILLER  WAT. COOL  REC.50T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

22.75  00 

0.0000 

11 .3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

10 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

Caces  No. : 0991 53 -CHILLER  WAT. COOL  REC 

100T 

099154-CHILLFR  WAT.  COOL  REC.  10T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

2 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

3.0000 

11.3750 

10 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

13 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

20.1500 

0.0000 

10.07*0 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

20.1500 

0.0000 

10.07* 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

20.1500 

0.0000 

10.075c 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

Caces  No.  .-099155-CHILLER  WAT. COOL  REC 

200T 

099161-CHILL.  HERMETIC  CENT.  100T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22 . 7500 

0.0000 

11.3750 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22 . 7500 

0.0000 

11.3750 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

35.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

33.1500 

0 . 0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

356 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. : 099162-CHILL.  HERMETIC  CENT.  300T  099163-CHILL.  HERMETIC  CENT.  900T 


1  LA80R 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  yr 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

12 

33.1500 

0.0000 

t6.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

2’ 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No.  .-099171 -CHILL.  OPEN  CENT.  300T 

099172-CHILL.  OPEN  CENT 

900T 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

O.OQCd 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No. :099181 -CHILL. DBL.BNDL.  HERM. 

100T 

099182-CHILL. DBL.BNDL.  HERM.300T 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

4 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

5 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

6 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

7 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

8 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

9 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

10 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

15 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

16 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

19 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

20 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

23 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

24 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

357 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. :099183-CHILL.DBL.BN0L.  HERM.900T  099191-CHILL.  ONE  STG.  A8S.  100T 


I  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

j 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

1  *R 

|  HOURS 

j  $ 

|  HOURS  I 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2 

113.750C 

O.OOOC 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.175C 

4 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

o.oooc 

19.175C 

5 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.175C 

6 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.175C 

7 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.175C 

8 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.350C 

0.0000 

19.1750 

9 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

10 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

113.75  00 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

15 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

16 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

113.7500 

0 . 0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

19 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

20 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

23 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

24 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

Caces  No. : 099 192 -CHILL.  ONE  STG.  ABS. 

300T 

099193-CHILL.  ONE  STG.  ABS.  900T 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

16.7700 

C.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

7 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

8 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

9 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

10 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

11 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

12 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

15 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

20 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

Caces  No. :0991A1 -CHILL.  TWO  STG.  ABS. 

300T 

0991 A2-CH ILL.  TUO  STG.  ABS.  900T 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

7 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

8 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

9 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

10 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

11 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

12 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

15 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

20 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

35R 


PS  YEAR  rntPCWF IJT  I  ISTIUn-  7HUF  ID 

Caces  No. :0991B1 -AIR  COOLED  CONDENSER  5T  0991B2-AIR  COOLED  CONDENSER  20T 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  I 

1  HOURS 

|  S 

|  HOURS 

1  « 

|  HOURS 

!  * 

|  HOURS  I 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

1 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

o.oooc 

2.340C 

2 

2.3400 

o.oooc 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

3 

2.340C 

o.oooc 

1.1700 

2.340C 

O.OOOC 

2.340C 

4 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

5 

2.3400 

o.oooc 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

6 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

7 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

8 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

9 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

10 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

11 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

12 

2.3400 

0.0000 

1 . 1 700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

13 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

14 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

16 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

17 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

18 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

19 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

20 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

21 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

22 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

P/ 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

25 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

Caces  No. :0991B3-AIR  COOLED  CONDENSER 

50T 

0991B4-AIR 

COOLED  CONDENSER  100T 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

1 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

3 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

5 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

6 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

7 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

8 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

9 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

10 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

11 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

12 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

13 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

14 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

15 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

16 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

17 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

18 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

19 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

20 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

21 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

22 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

23 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

24 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

25 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

Caces  No. :0991C1-COOLING  TOWER  50T 

0991C2-COOL ING  TOWER  100T 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

1 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

2 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

3 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

5 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

6 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

7 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

8 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

9 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

10 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

11 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

12 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

13 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

14 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

15 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

16 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

17 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

18 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

19 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

20 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

21 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

22 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

23 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

24 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

25 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. :0991C3-COOLING  TOWER  300T  0991 C4- COOLING  TOWER  900T 


1  LABOR 

1  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

t 

EQUIPMENT 

HOURS 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

1 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

2 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

3 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

4 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

5 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

6 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

7 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

8 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

9 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

10 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

11 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

12 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

13 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

15 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

16 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

17 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

18 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

19 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

20 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

21 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

22 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

23 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

24 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

25 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

Caces  No. :0991D1 -EVAPORATIVE  CONDENSER  20T  0991 D2- EVAPORATIVE  CONDENSER  100T 


8.3200 

0.0000 

4.1600 

1 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

2 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

3 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

4 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

5 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

6 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

7 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

8 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

9 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

10 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

11 

13.6500 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

12 

13.6500 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

13 

13.6500 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

14 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

15 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

16 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

18 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4,1600 

19 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

20 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

21 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

22 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

23 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

24 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

25 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

Caces  No. :0991D3-EVAPORATIVE  CONOENSER  300T  0991E0-EXPANSION  TANK 


3.1200 

0.0000 

1.5600 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

3 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

6 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

9 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1 . 5600 

12 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

15 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

17 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

18 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

21 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1 . 5600 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

24 

0.0390 

0 . 0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

360 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. : 0991  FI -REFRIG.  FAN  COIL  IT  0991F2-REFR1G.  FAN  COIL  3T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

[  HOURS 

1  * 

1  HOURS  I 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.6500 

0 . 0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.6500 

0 . 0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

o.cooo 

0.6500 

19 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

*>'• 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

Caces  No. :0991 F3- REFRIG.  FAN  COIL  5T 

099411-PIPE/FITTINGS  ST 

&  C.l. 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

IRSBSili 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

iBB 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

ii 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

G.0000 

0.6500 

12 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

10.7445 

41.3400 

5.3723 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 09941 2-PI  PE/FITTINGS,  COPPER 

099413-PIPE  AND  FITTINGS,  PVC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.5510 

51.0072 

2.7755 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.8190 

4.0704 

0.8190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.5510 

51.0072 

2.7755 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. : 099421 -GATE  VALVE,  3/8“  -  1  1/2"  099422-GATE  VALVE,  2"-3" 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

HOURS 

% 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3536 

0.4452 

0.3536 

6 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

12 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3536 

0.4452 

0.3536 

18 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

24 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :099428-DRAIN  VALVE 

099434-PIPE  INSULATION 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.3380 

1 .9716 

0.3380 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

6 

0.3380 

1 .9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

12 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

18 

91.0000 

901.0000 

91 .0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

24 

0.3380 

1.9716 

0 . 3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 099441 -CIRCULATOR  PUMP,  <  1 

HP 

099442-5  TON  CHILLER  ACH  RECIP 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

3 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

5 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

6 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

7 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

8 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

9 

15.6000 

1272.0000 

7.8000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

10 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

11 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

12 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

15 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

16 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0  1092 

17 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

18 

15.6000 

1272.0000 

7.8000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

20 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

21 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

24 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

25 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

362 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. :09A1 11 -MULTI -ZONE  6500  CFM  09A1 12-MULTI -ZONE  10,000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

|  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

I  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1  HOURS 

|  $ 

I  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS  | 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

1 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

2 

7.150C 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

3 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

4 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

5 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

6 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

8 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

10 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

11 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

12 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

8.7100 

90.5452 

5.3300 

13 

8.7100 

106.1060 

5.3300 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

14 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

15 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

16 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

17 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

18 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.C576 

4.5500 

19 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

36.4000 

5997.4800 

9.1000 

20 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

21 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

22 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

•>— 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

25 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

Caces  No. :09A1 13-MULT I -ZONE  25,000  CFM 

09A1 14-MULTI -ZONE  50,000  CFM 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

1 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7. 5400 

152.8308 

4.9400 

2 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

3 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

4 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

5 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

6 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

8 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

9 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

10 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

11 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

12 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

9.1000 

205.8308 

5.4600 

13 

9.4900 

277.6564 

5.8500 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

14 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

15 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

16 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

17 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

18 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

19 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

20 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

21 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

22 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

23 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

24 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

25 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

Caces  No. :09A1 15 -MULT I -ZONE  2500  CFM 

09A 121 -DUAL 

DUCT  6500  CFM 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

1 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

2 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

3 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

4 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

5 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

6 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

8 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

9 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

10 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

11 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

12 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

13 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

14 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

15 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

16 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

17 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

18 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

19 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

20 

36.4000 

5997.4800 

9.1000 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

21 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

22 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

23 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

24 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

25 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. :09A122-DUAL  DUCT  10,000  CFM  09A123-DUAL  DUCT  25,000  CFH 


1  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

1 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

2 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

3 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

4 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

5 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

6 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

9 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

10 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

11 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

12 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

13 

8.9700 

203.7956 

5.3950 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

14 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

15 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

16 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

17 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

18 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

19 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

20 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

21 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

22 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

23 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

24 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

25 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

Caces  No. :09A 124 -DUAL  DUCT  50,000  CFH  09A131-3  DK. MULTI  ZONE  6500  CFM 


7.8000 

171.6564 

5.2650 

1 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

2 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

3 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

4 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

6 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7 

7.1500 

08.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

9 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

10 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

11 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

12 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9.3600 

277.6564 

5.7850 

13 

8.7100 

90.5240 

5.3300 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

14 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

15 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

16 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

17 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

18 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

19 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

20 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

21 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

22 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

23 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

24 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

25 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

Caces  No. :09A132-3  OK. MULTI  ZONE  10,000  CFM 

09A133-3  DK. MULTI  ZONE  25,000  CFM 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

1 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

2 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

3 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.550C 

4 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

5 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

6 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

8 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

9 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

10 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

11 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

12 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

8.7100 

106.1908 

5.3300 

13 

9.1000 

181 .3448 

5 . 7200 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

14 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

15 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

16 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

17 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

18 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

19 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

20 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

21 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

22 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

23 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

24 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

25 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

364 


25  YEAR  COMPONEMT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. :09A134-3  OK. MULTI  ZONE  50,000  CFM  09A141-D.D.  VAR1.VOL.  6500  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1 

LABOR 

MATERIALS 

|  EQUIPMENT 

j  HOURS 

* 

|  HOURS 

[  YR 

HOURS 

S 

|  HOURS 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

1 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

2 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

3 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

4 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

5 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

6 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

8 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

9 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

10 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

11 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

12 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

9.4900 

257.7496 

6.1100 

13 

8.5800 

90.5452 

4.2900 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

14 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

15 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

16 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

17 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

18 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

19 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

20 

39.0000 

6572.0000 

9.7500 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

21 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

22 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

27 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.5300 

25 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

Caces  No. :09A142-D.D.  VAR I . VOL . 1 0000  CFM 

09A143-D.D 

VAR  1. VOL. 25000  CFM 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

1 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

2 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

3 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84 . 5032 

3.5100 

4 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

5 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

6 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

8 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

9 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

10 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

11 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

12 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

8.5800 

106.1908 

4.2900 

13 

8.9700 

195.6972 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

14 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

15 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

16 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

17 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

18 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

19 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

46.8000 

8904.0000 

11.7000 

20 

83.2000 

16960.0000 

20.8000 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

21 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

22 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

23 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

24 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

25 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

Caces  No. :09A144-D.D.  VAR I  VOL. 50000  CFM 

09A145-D.D 

VAR  I. VOL.  100.000CFM 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

1 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

2 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

3 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

4 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

5 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

6 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

8 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

9 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

10 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

11 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

12 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

9.3600 

216.5580 

4.6800 

13 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

14 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

15 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

16 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

17 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

18 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

19 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

115.7000 

29680.0000 

28.9250 

20 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

21 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

22 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

23 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

24 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

25 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. :09A151 -VARIABLE  VOLUME  6500  CFM  09A152-VARIABLE  VOLUME  10000  CFM 


1  LABOR 

1  HOURS 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

HOURS 

» 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

S 

|  EQUIPMENT 
|  HOURS 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

7.8000 

13 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

5997.4800 

8.1250 

20 

42.9000 

8050.7000 

10.7250 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A153-VARIA8LE  VOLUME  25000  CFM  09A154-VARIABLE  VOLUME  50000  CFM 


5.8500 

95.1668 

3.3150 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

148.1668 

4.0950 

13 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

lf®*» ;  .  i 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

Sili! 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

75.4000 

15359.4000 

18.8500 

20 

105.3000 

27305.6000 

26.3250 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

21 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No. :09A161 -TERM.  REHEAT  6500  CFM  09A162-TERM.  REHEAT  10000  CFM 


7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

8 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

11 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5022 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

19 

8.5800 

106.1908 

5 . 2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

22 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

.366 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. :09A163-TERM.  REHEAT  25000  CFM  09A164-TERM.  REHEAT  50000  CFM 


I  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

S 

HOURS 

YR 

HOURS 

i 

HOURS  1 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

8 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

11 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

19 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

22 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No. :09A171 -2  PIPE  INDUCTION  6500  CFM 

09A172-2  PIPE  INDUCTION 

10000  CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

8 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

11 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

19 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

22 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A1 73-2  PIPE  INDUCTION  25000  CFM 

09A174-2  PIPE  INDUCTION 

50000  CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

8 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

11 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

19 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

22 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

25  TEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. :09A181 -4  PIPE  INDUCTION  6500  CFM  09A182-4  PIPE  INDUCTION  10000  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

S 

HOURS 

YR 

HOURS 

S 

HOURS 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8. 5800 

90.5028 

5.2650 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A183-4  PIPE  INDUCTION  25000  CFH 

09A134-4  PIPE  INDUCTION 

50000  CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

i 50. 7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No. :09A191 -2  PIPE  FAN  COIL  200  CFM 

09A192-2  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.04  00 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25  TEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No.:09A193-2  PIPE  FAN  COIL  600  CFM  09A194-2  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABC.. 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

1  5 

1  HOURS 

1  YR 

|  HOURS 

|  $ 

|  HOURS 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.04  00 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.04  00 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

C 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

Js 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

Caces  No. :09A1 A1 -4  PIPE  FAN  COIL  200  CFM 

09A1A2-4  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

t 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

Caces  No. :09A1A3-4  PIPE  FAN  COIL  600  CFM 


09A1A4-4  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 


1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.360C 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6  3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.04  00 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

369 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. :09A1B1 -UNIT  VENT  400  CFM  09A1B2-UNIT  VENT  1200  CFM 


|  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

$ 

HOURS 

j  YR 

HOURS 

$ 

HOURS 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

3 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1 .8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.3200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

15 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

19 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

23 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

Caces  No. :09A1C1 -  SIN. ZONE 

DRAW  THRU  6500CFM 

09A1C2-SIN 

ZONE  DRAW  THR . 10000CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A1C3-SIN.ZONE 

DRAW  THR.25000CFM 

09A1C4-SIN 

ZONE  DRAW  THR . 50000CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150. ’,’956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.65  54 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

.170 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. :09A1C5- SIN. ZONE  ORAUTHRU  1000CFM  09A1C6-SIN.ZONE  DRAWTHRU  2500CFH 


|  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

1 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

2 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

3 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

4 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

5 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

6 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

8 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

9 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

10 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.8000 

1272.0000 

3.9000 

11 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

12 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

13 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

14 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

15 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

16 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

17 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

18 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

19 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

20 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

21 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.8000 

1272.0000 

3. 9000 

22 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

C- 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

Z't 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

25 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

Caces  No. :09A1D1  UNIT  HEATER  400  CFM 

09A1D2-UNI T  HEATER  1200 

CFM 

1 .8200 

1  5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.3200 

13 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

15 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

i .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

20 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

23 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

Caces  No. :0VA103 -UN I T  HEATER  4000  CFM 

09A1D4-UNIT  HEATER  8000 

CFM 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 . 5900 

1 .8200 

3 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

8 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1 .8200 

1 .5900 

1 .8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1  .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

1 .8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

15 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 . 5900 

1 .8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1 .5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

20 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1 . 8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

23 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

24 

1 .8200 

1 . 5900 

1 .8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

25 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

37  I 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. :09A1D5-GASFIRED  RADIANT  HTR  50MBH  09A1E1 -HEAT  PUMP  5T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

1  HOURS  j 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

5 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

UHSHiiWvJT" 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

■fi 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

- 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

■  vK 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

dins 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

23 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

Caces  No. :09A1E2-HEAT  PUMP  10T 

09A1E3-HEAT  PUMP  25T 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

5 

11.8300 

0.0000 

1 1 . 8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

8 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

9 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

10 

11. 83-0 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

12 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

13 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

14 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

15 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

16 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

17 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

18 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

20 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

23 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. :09A1E4-HEAT  PUMP  IT 

09A1G1 -DUCTCOI L  1-ROW  H 

U. 12X24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

2 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

4 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

5 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

6 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

7 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

8 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

9 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

10 

2.6000 

0 . 0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

12 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

21.3200 

262.8906 

21.3200 

13 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

14 

2.6000 

0 . 0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

16 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

17 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

18 

2.6000 

0.0000 

1 .3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

19 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

20 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

21 

2.6000 

0.0000 

l.'OOO 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

22 

2.6000 

0.0000 

1.3J00 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

23 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

24 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

25 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

372 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. :09B21 1 -FORCE  DRAFT  FAN  10,000  CFM  09B212-IND  DRAFT  FAN  10000  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

j  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

S 

HOURS 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

1 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

3 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

5 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

6 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

7 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

8 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

9 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

10 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

12 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

13 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

14 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

26.0000 

2851.4000 

6.5000 

15 

26.0000 

2929.8400 

6.5000 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

16 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

17 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

18 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

19 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

20 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

21 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

22 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

23 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

C  . 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

25 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

Caces  No. :09C1 11 -EXHAUST  FAN  <200  CFM 

09C1 12-EXHAUST  FAN,  1000  CFM 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

22.5568 

1.0400 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

10 

2.3400 

21.6876 

2.3400 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.2500 

45.5838 

3.2500 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

19 

1.3000 

O.GOOO 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

5.2000 

296.8000 

2.6000 

1.0400 

22.5568 

1.0400 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.2500 

41.5838 

3.2500 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C1 13-EXHAUST  FAN  10,000  CFM  09C1 14-EXHAUST  FAN  25,000  CFM 


4.4200 

21.9208 

4.4200 

1 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

3 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

5 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

6 

5.9800 

120.3524 

2.9900 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

7 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

8 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

9 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

10 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

26.0000 

1805.1800 

6.5000 

12 

26.0000 

4112.8000 

6.5000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

13 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

14 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

15 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

16 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

17 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

18 

5.9800 

120.3524 

2.9900 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

19 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

20 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

21 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

22 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

23 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

26.0000 

1805.1800 

6.5000 

24 

26.0000 

4112.8000 

6.5000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

25 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. :09C1 15-EXHAUST  FAN  50,000  CFH  09C1 16-EXHAUST  FAN,  5000  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5.9800 

173.3524 

5.2000 

6 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

8 

1.3000 

G.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

32.5000 

5406.0000 

8.1250 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

13 

2.6000 

21.6876 

1.9500 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5.9800 

173.3524 

5.2000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

32.5000 

5406.0000 

8.1250 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C121 -AIR  CURTAIN,  1000  CFM 

09C210-METAL  FLUE/CHIMNEY 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

siSHK'S 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

9.1000 

124.0200 

4.5500 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

■iEH 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

19 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

9.1000 

124.0200 

4.5500 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :09O510-ROOM  HUMIDI FIER, FLOOR  TYPE  09E1 1 1 -THERMOSTATS/PNEUMAT ICS 


0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

9 

1.3000 

0 . 0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.7800 

187.2278 

0.7800 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

24 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

374 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. :09E 11 2- HUMIDITY  SENSOR  09E113-FL0W  SENSOR 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT  I 

]  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

1  * 

HOURS  I 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

' 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09E1 14-RADIATION  SENSOR 

09E115-WIND  VELOCITY  SENSOR 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

0.7800 

45.5270 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1,3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

l  IJlTl 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

ISBhI  »  iTiji 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

liSiil  i  iiri 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09E1 16-PRESSURE 

SENSOR 

09E 121 -DAMPER  CONTROLLER/ELECT. 

I  1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Aft 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Aft. 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Aft 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Aft 

0.0000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

sSM  Aft 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

2.6000 

287.2070 

2.6000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

375 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  10 

Caces  No. .-09E131  -SIMPLEX  AIR  COMPR.,1  HP  111200-OVERHEAD  SERVICE,  SPLICE 


I  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

7.5750 

1.0600 

7.5750 

1 .4690 

1 .4628 

1.4690 

iiiiiiB 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14.7420 

14.6598 

8.1055 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4690 

1.4628 

1.4690 

24 

7.5750 

1.0600 

7.5750 

1.4690 

1 .4628 

1.4690 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

376 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. : 091 110-GAS  METER  091210-PIPE/FITTINGS,  STEEL/IRON 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

HOURS 

S 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3900 

98.5800 

0.3900 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

o.cooo 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2: 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

?', 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :091220-PRESS.  REDUCING  VALVE,  .5" 

091230-PRESS.  REDUCING  VALVE,  2“ 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

5 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

10 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.2600 

19.0800 

0.2600 

11 

0.6240 

323.3000 

0.3120 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

16 

0.1300 

0.0000 

0.1300 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2600 

19.0800 

0.2600 

21 

0.6240 

323.3000 

0.3120 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 0921 10- OIL  STORAGE  TANK,  275  GAL. 

092120-OIL 

FILTER 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

2.6000 

164.3000 

1.3000 

22 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.1040 

3.3920 

0.1040 

377 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No.  .-092130- FUEL  LEVEL  METER  092310- PI  PE/ FITTINGS,  COPPER 


1  LABOR 
|  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT  1 
HOURS  1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

10 

0.0000 

0.0000 

o.ocoo 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

15 

5.7356 

11.2148 

2.9601 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

55.5100 

1113.0000 

27.7550 

1.3000 

620.1000 

1.3000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.2210 

0.0000 

0.2210 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0931 10-LPG  STORAGE  TANK,  1000  GAL  0933 10- PI PE/ F I TNGS, STEEL/ 1  RON 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

o.oooo 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

MiiBrjHiM 

0.0000 

Q . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10.7445 

19.2920 

5.3723 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

1574.1000 

2.6000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.. -0941 10-STEAM  CONVERTOR,  <300,000 

094120-FLASH  TANK,  24  GAL. 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

2 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

3 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

4 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

5 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

fc 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

8 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

9 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

10 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

11 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

12 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

14 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

15 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

16 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

17 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

7.3580 

832.1000 

3.6790 

18 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

20 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

21 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

22 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

23 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

24 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

378 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. : 094130-STEAM  REG.  VALVE  2"  094150-COND.  METER, <300  #/HR. 


1  LA80R 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

1  HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

11 

1.9500 

626.9900 

1.9500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

22 

0.6500 

1007.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

c 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Zw 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.  .-094210-RADIATOR 

VALVE  1" 

094310-CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

~T 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. . 094320- BASE8OAR0  RADIATION  10  FT 

094330- FINNED  RADIATOR, 

WALL  10  F 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

232.1400 

2.6000 

12 

5 . 2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

232.1400 

2.6000 

24 

5.2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

379 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No.: 0961 10- SOLAR  PANEL,  3'  X  8'  096120-SOLAR, STORAGE  TANK, 1000GAL 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  HOURS 

s 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.9000 

349.8000 

1.9500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

15.6000 

2194.2000 

7.8000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.9000 

349.8000 

1.9500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :096210- PI  PE/FITTINGS,  PVC 

098111-BOILER  GAS  250  KBTU/HR 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

43.5500 

319.0918 

43.5500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

42.9000 

319.0918 

42.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

43.5500 

319.0918 

43.5500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

42.9000 

319.0918 

42.9000 

0.2870 

0.0265 

0.2870 

18 

65.0000 

3169.4000 

32.5000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

36.7900 

0.0000 

36.7900 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

38.8700 

0.0000 

38.8700 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

43.5500 

319.0918 

43.5500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

38.2200 

0.0000 

38.2200 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

37.4400 

0.0000 

37.4400 

Caces  No. :0981 12-BOILER  GAS  2000  KBTU/HR  098113-BOILER  GAS  10,000  KBTU/HR 


38.6100 

0.0000 

38.6100 

1 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

2 

45.3700 

0 . 0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

3 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

4 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

55.7700 

616.5808 

55.7700 

5 

51.8700 

3642.7006 

51.8700 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

6 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

7 

41 .6000 

0.0000 

41.6000 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

8 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

44.7200 

616.5808 

44.7200 

9 

47.0600 

3642 . 7006 

47.0600 

53.4300 

0.0000 

53.4300 

10 

49.5300 

0.0000 

49.5300 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

11 

40.9500 

0 . 0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

12 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

45.3700 

616.5808 

45.3700 

13 

47.7100 

3642.7006 

47.7100 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

14 

44.7200 

0.0000 

44.7200 

49.6600 

0.0000 

49.6600 

15 

45.7600 

0.0000 

45.7600 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

16 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

44 . 7200 

616.5808 

44 . 7200 

17 

47.0600 

3642.7006 

47.0600 

184.6000 

15032.9200 

46.1500 

18 

248.6900 

38160.0000 

62.1725 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

19 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

20 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

38.6100 

0.0000 

38.6100 

21 

40.9500 

0.0000 

40.9500 

43.0300 

0.0000 

43.0300 

22 

45.3700 

0.0000 

45.3700 

55.7700 

616.5808 

55 . 7700 

23 

51 .8700 

3642.7006 

51.8700 

42.3800 

0.0000 

42.3800 

24 

44 . 7200 

0.0000 

44 . 7200 

39.2600 

0.0000 

39.2600 

25 

41.6000 

0.0000 

41.6000 

380 


?5  YF AS  rnMPnUFIjT  I  7nuF  11 

Caces  No. : 098121-BOILER  COAL  40,000  KBTU/HR  098122-BOILER  COAL  100,000  KBTU/H 


I  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

I  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

i  $ 

|  HOURS 

1  *R 

|  HOURS 

i  * 

|  HOURS  | 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

1 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

2 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

3 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

4 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

5 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

6 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

7 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

8 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

9 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

10 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

11 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

1154.6600 

148400.0000 

332.7350 

12 

1439.2300 

276766.0000 

409.1750 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

13 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

14 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

15 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

16 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

17 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

20800.0000 

636000.0000 

4160.0000 

18 

41600.0000 

1590000.0000 

8320.0000 

103.6100 

o.cooo 

69.4850 

19 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

20 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

21 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

22 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

-l — 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

103.6100 

0.0000 

69.4850 

*>  ' 

124.8000 

0.0000 

80.0800 

104.2600 

0.0000 

70.1350 

25 

125.4500 

0.0000 

80.7300 

Caces  No. :098131 -BOILER  OIL  250  KBTU/HR 

098132-BOILER  OIL  2000  KBTU/HR 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

1 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

WillHkiMv  ■ . 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

59.2800 

222.5046 

59.2800 

55.6400 

222.5046 

55.6400 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

58.6300 

222.5046 

58.6300 

54.9900 

222.5046 

54.9900 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

liisyBiiWSli 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

ii 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

12 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

59.2800 

222.5046 

59.2800 

13 

55.6400 

222.5046 

55.6400 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

14 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

15 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

16 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

58.6300 

222.5046 

58.6300 

17 

54.9900 

222.5046 

54.9900 

65.0000 

3169.4000 

16.2500 

18 

184.6000 

15032.9200 

46.1500 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

19 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

20 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

21 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

22 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

59.2800 

222.5046 

59.2800 

23 

55.6400 

222.5046 

55.6400 

41.9900 

0.0000 

41.9900 

24 

47.7100 

0.0000 

47.7100 

42.6400 

0.0000 

42.6400 

25 

48.3600 

0.0000 

48.3600 

Caces  No. :098133-B0ILER  OIL  10,000  KBTU/HR 

098141 -BOILER  GAS/OIL  2000  KBTU/H 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

1 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

2 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

3 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

4 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

60.5800 

248.1566 

60.5800 

5 

52.7800 

382.0134 

52.7800 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

6 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

7 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

8 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

59.9300 

248  1566 

59.9300 

9 

52.1300 

382.0134 

52.1300 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

10 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

11 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

12 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

60.5800 

248.1566 

60.5800 

13 

52.7800 

382.0134 

52.7800 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

14 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

15 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

16 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

59.9300 

248.1566 

59.9300 

17 

52.1300 

382.0134 

52.1300 

248.6900 

38160.0000 

62.1725 

18 

184.6000 

18689.9200 

46.1500 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

19 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

20 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

21 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

22 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

60.5800 

248.1566 

60.5800 

23 

52.7800 

382.0134 

52.7800 

52.6500 

0.0000 

52.6500 

24 

43.2900 

0.0000 

43.2900 

53.3000 

0.0000 

53.3000 

25 

43.9400 

0.0000 

43.9400 

381 


?«;  veto  rnMpruiFWT  i  icttwh*  7HUF  11 

Caces  No. :098142-B0I LER  GAS/OIL  20000  KBTU  0981 51 -BOILR.PNEUMAT. COAL  SPREAD. 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1 

LABOR 

MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

!  * 

1  HOURS 

j  YR 

HOURS 

1  * 

!  HOURS 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

1 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

2 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

3 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

4 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

55.1200 

6882.6118 

55.1200 

5 

202.9300 

0.0000 

202.930 0 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

6 

220.8700 

1574.1000 

211.4450 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

7 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

8 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

54.4700 

6882.6118 

54.4700 

9 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

10 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

11 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

12 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

55.1200 

6882.6118 

55.1200 

13 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

14 

220.8700 

1574.1000 

211.4450 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

15 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

16 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

54.4700 

6882.6118 

54.4700 

17 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

651.3000 

71020.0000 

162.8250 

18 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

19 

203.3200 

0.0000 

203.3200 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

20 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

21 

221.2600 

1574.1000 

211.8350 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

22 

182.0000 

5618.0000 

45.5000 

55.1200 

6882.6118 

55.1200 

23 

202.0200 

0.0000 

202.0200 

45.2400 

0.0000 

45.2400 

24 

202.9300 

0.0000 

202.9300 

45.8900 

0.0000 

45.8900 

25 

202.4100 

0.0000 

202.4100 

Caces  No. :098161 -ASH  HAN0L1NG  SYSTEM 

098171-FUEL  OIL  EQUIPMENT 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

1 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

2 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

3 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

4 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

5 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

332.1500 

1798.8200 

327.3400 

6 

5.1090 

5.3000 

2.5545 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

7 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

8 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

9 

2.6000 

302.1000 

1.3000 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

10 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

11 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

10400.0000 

212000.0000 

2600.0000 

12 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

13 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

14 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

15 

5.1090 

5.3000 

2.5545 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

16 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

17 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

332.1500 

1798.8200 

327.3400 

18 

2.6000 

302.1000 

1 . 3000 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

19 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

20 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

323.4400 

0.0000 

323.4400 

21 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

22 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

23 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

10400.0000 

212000.0000 

2600.0000 

24 

5.1090 

5.3000 

2.5545 

322.5300 

0.0000 

322.5300 

25 

0.5200 

0.0000 

0.2600 

Caces  No. :098181 -CHEMICAL 

FEED  SYSTEM 

098191 -FEED-WATER  SUPPLY 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

19.5000 

0 . 0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

io  SO*'0 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

’9.5C00 

U.UOUO 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

3.2500 

389.0200 

1.6250 

9 

28.6000 

2756.0000 

9.5333 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

3.2500 

389.0200 

1.6250 

18 

28.6000 

2756.0000 

9.5333 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

19.5000 

0.0000 

19.5000 

382 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. :0981A1 -DEAERATOR  0981B1-BLOUOFF  SYSTEM 


1  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT  1 
HOURS  | 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

9 

2.6000 

147.3400 

1.3000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

260.0000 

21200.0000 

65.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

18 

2.6000 

147.3400 

1.3000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

260.0000 

21200.0000 

65.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19.5000 

0.0000 

9.7500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :0981C1 -HOUSE  FURN.GAS  25KBTU/HR  0981C2-HOUSE  FURN.GAS  100KBTU/HR 


4.0300 

0.0000 

4.0300 

1 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

5 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7.3580 

312.7000 

7.3580 

6 

7.4100 

374.1800 

7.4100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

8 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10.4000 

355.1000 

5.2000 

9 

20.8000 

471.7000 

10.4000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

11 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

12 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

13 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7.3580 

312.7000 

7.3580 

15 

7.4100 

374.1800 

7.4100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

17 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10.4000 

355.1000 

5.2000 

18 

20.8000 

471.7000 

10.4000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

20 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

21 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

22 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

23 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7.3580 

312.7000 

7.3580 

24 

7.4100 

374.1800 

7.4100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

25 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

Caces  No. :0981C3-HOUSE  FURN.GAS  200KBTU/HR 

0981D1 -HOUSE  FURN.OIL  25KBTU/HR 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7.4100 

455.8000 

7.4100 

6 

8.7100 

444.1400 

8.7100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

7 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

8 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1786.1000 

10.4000 

9 

10.4000 

848.0000 

5.2000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

10 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

11 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

12 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

13 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7.4100 

455.8000 

7.4100 

15 

8.71C0 

444.1400 

8.7100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

17 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1786.1000 

10.4000 

18 

10.4000 

848.0000 

5.2000 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

19 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

20 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

21 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4 . 0300 

0.0000 

4.0300 

22 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7.4100 

455.8000 

7.4100 

24 

8.7100 

444.1400 

8.7100 

4.0300 

0.0000 

4.0300 

25 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caccs  No. :0981D2-HOUSE  FURN.OIL  100KBTU/HR  0981D3-H0USE  FURN.OIL  200KBTU/HR 


1  LABOR 
|  HOURS 

MATERIALS 

* 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

5 

EQUIPMENT  1 
HOURS  | 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

1 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

2 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

3 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

4 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8.7100 

484.4200 

8.7100 

6 

8.7100 

567.1000 

8.7100 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

7 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1358.4960 

10.4000 

9 

20.8000 

1595.3000 

10.4000 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

10 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

r 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

12 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

13 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

14 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8.7100 

484.4200 

8.7 ,0r 

15 

8.7100 

567.1000 

8.7100 

5.3300 

0.0000 

5.330*. 

16 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

17 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20.8000 

1358.4960 

10.4000 

18 

20.8000 

1595.3000 

10.4000 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

19 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

20 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

21 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

22 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

23 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

8.7100 

484.4200 

8.7100 

24 

8.7100 

567.1000 

8.7100 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

25 

5.3300 

0.0000 

5.3300 

Caces  No. :0981E1- nOUSE  FURN. ELECT  25KBTU/HR  0981E2-HOUSE  FURN. ELECT . 100KBTU 


1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

2 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

3 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

4 

1 .9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

5 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

6.2400 

212.0000 

6.2400 

6 

6.2400 

305 . 2800 

6.2400 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

7 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

8 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10.4000 

601.0200 

5.2000 

9 

20.8000 

751.2750 

10.4000 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

10 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

11 

1.9500 

.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

12 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

13 

1 .9500 

0.0000 

1 . 9300 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

14 

1.9500 

0.00U0 

1 .9500 

6.2400 

212.0000 

6.2400 

15 

6.2400 

305.2800 

6.2400 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

16 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

17 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

10.4000 

601.0200 

5.2000 

18 

20.8000 

751.2750 

10.4000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

19 

1 .9500 

0.0000 

1 .9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

20 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

21 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

22 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

23 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

6.2400 

212.0000 

6.2400 

24 

6.2400 

305.2800 

6.2400 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

25 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

Caces  No. :0981E3-HOUSE  FURN. ELECT. 200KBTU/H  0981F0-CAST  IRON  RADIATOR  10  SECT 


1.9500 

0.0000 

1.9500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.2400 

392.2000 

6.2400 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.8000 

954.0000 

10.4000 

9 

0.0000 

0.0000 

O.C'jOO 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1  .9500 

0.0000 

1 .9500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

i . 9500 

0.0000 

1.9500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6.2400 

392.2000 

6.2400 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1.9500 

16 

0.0000 

0.0000 

r.oooo 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20.8000 

954.0000 

10.4000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

19 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

20 

0.^000 

0.0000 

o  ooon 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

21 

O.OoOO 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1.9500 

22 

0.0000 

O.OuOC 

0.0000 

1 .9500 

0.0000 

1 .9500 

23 

0  000C 

0.0000 

0.0000 

6.2400 

392.2000 

6.2400 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.9500 

0.0000 

1 .9500 

25 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No.:0981C0-BASEB0ARD  RADIATION  10  FT  0981H0-FINNED  RADIATOR,  UAIL  10  F 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

232.1400 

2.6000 

12 

5.2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

cr 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

232.1400 

2.6000 

*\ 

5.2000 

262.3500 

2.6000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 098110-EXPANSION  TANK 

0981 J1 -STEAM  CONVERTOR, 

<300,000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

6 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

t 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

9 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

12 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

15 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

18 

7.3580 

832.1000 

3.6790 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

21 

5.9410 

5.8936 

5.9410 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0923 

0.0000 

0.0923 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

24 

6.0333 

5.8936 

6.0333 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 0981 K1 -FLASH  TANK,  24  GAL. 

0981L0-STORAGE  TANK,  DHU 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

2 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

3 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

5 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

6 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

8 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

9 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

11 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

12 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

14 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

15 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

17 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

6.5000 

147.3400 

3.2500 

18 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

19 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

21 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

22 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.9800 

5.8936 

5.9800 

24 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

25 

3.7330 

5.3000 

3.7330 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. :0981M1 - IND.  FUR.,  GAS/OIL  500  MBU  0981M2- IND.FURN. GAS/OIL  2000  MBTU 


)  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

1 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

2 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

3 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

4 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

5 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

12.8700 

584.1236 

7.9300 

6 

15.2100 

1214.4208 

15.2100 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

7 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

8 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

9 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

10 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

11.4400 

584.1236 

7.2150 

11 

11.4400 

1214.4208 

11.4400 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

12 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

13 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

14 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

15 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

12.8700 

584.1236 

7.9300 

16 

15.2100 

1214.4208 

15.2100 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

17 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

18 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

19 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

20 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

11.4400 

584.1236 

7.2150 

21 

11.4400 

1214.4208 

11.4400 

65.0000 

6784.0000 

16.2500 

22 

184.6000 

13780.0000 

46.1500 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

23 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

4.4200 

0.0000 

3.7050 

24 

8.5800 

0.0000 

8.5800 

2.9900 

0.0000 

2.9900 

25 

4.8100 

0.0000 

4.8100 

Caces  No. :0981N0-SURG£  TANK,  1000  GAL  09841 1 -PIPE/F ITT INGS,  ST.  &  C.I. 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

1574.1000 

2.6000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.2000 

1574.1000 

2.6000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 0984 12- PI  PE/FITTINGS,  COPPER 

098413-PIPE  AND  FITTINGS,  PVC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.8190 

4.0704 

0.8190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

12 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

6.0190 

29.5104 

6.0190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.5510 

51.0072 

2.7755 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

241.8000 

8034.8000 

120.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

386 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. : 098414-PIPE  INSULATION  098421-GATE  VALVE,  3/8“  -  1  1/2" 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

|  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

|  HOURS  | 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

1.5119 

0.4452 

1.5119 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.2600 

17.9140 

0.2600 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

18 

1.5119 

0.4452 

1.5119 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

91.0000 

954.0000 

91.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.2600 

17.9140 

0.2600 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2i 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No.: 098422 -GATE  VALVE,  2"  -  3" 

098428-DRAIN  VALVE 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

6 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Mwl  Fe 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

18 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

24 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :098429-RADI ATOR 

VALVE  1" 

09842A- PRESSURE  REDUCER 

VALVE  2" 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

1.4300 

20.2248 

0.7150 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.4300 

20.2248 

0.7150 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

7.8000 

250.5310 

3.9000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

387 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. : 098437-STEAM  TRAP,  F  &  T,  <1"  09843A-PIPE  INSULATION 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  I 

|  HOURS 

1  $ 

|  HOURS 

|  YR 

1  HOURS 

1  S 

|  HOURS  1 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

o.oooc 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

6 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

12 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

18 

91.0000 

954.0000 

91.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.2051 

17.0872 

1.2051 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

1.2051 

17.0872 

1-2051 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1.3000 

75.7052 

1.3000 

24 

0.3380 

2.0776 

0.3380 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 098441 -CIRCULATION  PUMP,  <  1  HP 

098442-CIRCULATION  PUMP 

5  HP 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

3 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

5 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

6 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

7 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

8 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

9 

4.1990 

1272.0000 

2.0995 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

10 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

11 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

12 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

13 

O. 1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

15 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

16 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

17 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

18 

4.1990 

1272.0000 

2.0995 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

20 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

21 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.7124 

1.7596 

0.7124 

24 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

25 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

Caces  No. : 098446 -COND.  RCVR.,  10  •  15 

GAL. 

0991 11 -A/C 

DX  PACKAGE  5T 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

2 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1.9487 

3 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

4 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.9962 

37.1212 

3.9962 

6 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

8 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.9487 

8.5012 

1.9487 

9 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

10 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

11 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15.6000 

1908.0000 

7.8000 

12 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

3.64  00 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

14 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1  .9487 

8.5012 

1.9487 

15 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

16 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

17 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.9962 

37.1212 

3.9962 

18 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

20 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .9487 

8.5012 

1.9487 

21 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3.3475 

28.6200 

3.3475 

23 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15.6000 

1908.0000 

7.8000 

24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

388 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No.:099112-A/C  DX  PACKAGE  20T  099113-A/C  DX  PACKAGE  50T 


I  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

1  HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

5 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

8 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

9 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

10 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

12 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

13 

11  8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

14 

1 1 .6 '00 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

15 

11.0500 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

16 

11.8300 

o.oooo 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

17 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

18 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

20 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. :099121 -A/C  WINDOW  IT 

099122-A/C 

WINDOW  2T 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

2 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

3 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

4 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

5 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

6 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

7 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

8 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

9 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

10 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

11 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

12 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

13 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

14 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

15 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

16 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

17 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

18 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

19 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1 .6900 

•  20 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

21 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

22 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1 .6900 

0.0000 

1.6900 

23 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

24 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

25 

1.6900 

0.0000 

1.6900 

Caces  No. :099131 -A/C  PAD  MTD .  4T 

099132-A/C 

PAD  MOUNTED  20  TON 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

1 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

2 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

3 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

4 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

5 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

6 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

7 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

8 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

9 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

10 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

11 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

12 

20.4100 

7950.0000 

6.8033 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

13 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

14 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

15 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

16 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

17 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

18 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

19 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

20 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

21 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

22 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

23 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

24 

20.4100 

7950.0000 

6.8033 

4.9400 

0.0000 

4.9400 

25 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

389 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No.  :099K1-CHILLER-A!R  COOL  RECIP.20T  099142-CHILLER  AIR  COOL  REC.50T 


|  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

22.  <.900 

0.0000 

11.2450 

1 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

2 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

3 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

4 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

5 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

6 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

7 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

8 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

9 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

10 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

11 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

12 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

13 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

14 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

15 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

16 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

17 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

18 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

19 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

20 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

21 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

22 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

23 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

24 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22.4900 

0.0000 

11.2450 

25 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

Caces  No. :099143-CHILLER  AIR  COOL  REC 

100T 

099144-CHILLER-AIR  COOL 

RECIP.  5T 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

1 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

2 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

3 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

4 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

5 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

6 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

7 

12.0900 

o.oooc 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

8 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

O.CCCG 

13.9750 

9 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

10 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

11 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

12 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

13 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

14 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

15 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

16 

12.0900 

o.oooc 

12.09CC 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

17 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

18 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

19 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

20 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

21 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

22 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

23 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

24 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

27.9500 

0.0000 

13.9750 

25 

12.0900 

0.0000 

12.0900 

Caces  No. :099145-CHILLER  AIR  COOL  REC 

1 0  T 

099146-CHILLER  AIR  COOL 

REC.  15T 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

2 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

3 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

4 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

5 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

6 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

8 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

9 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

10 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

12 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

13 

22.75  00 

0 . 0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

15 

22.75  00 

0.0000 

11  .3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

16 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

18 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

19 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

20 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

21 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

22 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0 . 0000 

8.7750 

23 

22.7500 

0.0000 

11 .3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

24 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17.5500 

0.0000 

8.7750 

25 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

390 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. :099151 -CHILLER  WAT. COOL  REC.20T  099152-CHILLER  WAT. COOL  REC.50T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  I 

1  HOURS 

* 

|  HOURS 

YR 

[  HOURS 

* 

HOURS  I 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

.  22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

11 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

22.75  00 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

? 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

c5 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

Caces  No.: 0991 53 -CHILLER  WAT. COOL  REC 

100T 

099154-CHILLER  WAT.  COOL  REC.  10T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

iOSIl®  1 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

iliwB  hHSbi 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20. 15 00 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

20.1500 

0.0000 

10.0750 

Caces  No. :099155-CHILLER  WAT. COOL  REC 

200T 

099161-CHILL.  HERMETIC  CENT.  100T 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22 . 7500 

0.0000 

11.3750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22.7500 

0.0000 

11.3750 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. : 099162 -CHILL.  HERMETIC  CENT.  300T  099163-CHILL.  HERMETIC  CENT.  900T 


1  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

* 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT  I 
HOURS  I 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

7 

33.1500 

0.0000 

16.575C 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

S 

33.1500 

0 . 0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No. .-099171-CHILL.  OPEN  CENT.  300T  099172-CHILL.  OPEN  CENT.  900T 


86.4500 

0.0000 

43.2250 

1 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

2 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

3 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

4 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

5 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

6 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

7 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

8 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

9 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

10 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

11 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

12 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

13 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

14 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

15 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

16 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

17 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

18 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

19 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

20 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

O.OOUO 

43.2250 

21 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

22 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

23 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

24 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

86.4500 

0.0000 

43.2250 

25 

33.1500 

0.0000 

16.5750 

Caces  No. : 0991 81 -CHILL .DBL .BNDL .  HERM 

100T 

099182-CHILL. DBL. BNDL.  HERM.300T 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

38.3500 

0 . 0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

4 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

5 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

6 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

7 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

8 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

9 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

10 

38.3500 

0 . 0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

15 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

16 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19. 1750 

19 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

20 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

38.3500 

0.0000 

iq  i Ttn 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

23 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

24 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

25 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

302 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. :099183-CHILL.DBL.BNDL.  HERM.900T  099191-CHILL.  ONE  STG.  ABS.  100T 


|  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

|  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

!  * 

|  HOURS 

58.3500 

0.0000 

19.1750 

1 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2 

113.7500 

o.oooc 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

3 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

o.oooc 

19.1750 

4 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

5 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

6 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

7 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

8 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

9 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

10 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

11 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

12 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

13 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

14 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

15 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

16 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

17 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

18 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

19 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

20 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

21 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

22 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2^ 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

2‘ 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

38.3500 

0.0000 

19.1750 

113.7500 

0.0000 

56.8750 

Caces  No. : 0991 92 -CHILL.  ONE  STG.  ABS. 

300  T 

099193-CHILL.  ONE  STG.  ABS.  900T 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

mmm 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

15 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

20 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

,  16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

Caces  No. :0991 A1 -CHI LL .  TWO  STG.  ABS. 

300T 

0991A2-CHILL.  TWO  STG.  ABS.  900T 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

1 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

2 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

3 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

4 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

5 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

6 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

7 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

8 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

9 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

10 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

11 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

12 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

13 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

14 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

15 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

16 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

17 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

18 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

19 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

20 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

21 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

22 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

23 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

24 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

16.7700 

0.0000 

8.3850 

25 

15.6000 

0.0000 

7.8000 

39.1 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. :099181 -AIR  COOLED  CONDENSER  5T  099182-AIR  COOLED  CONDENSER  20T 


i  LABOR 

|  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

1 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

2 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

3 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

4 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

5 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

6 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

7 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

8 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

9 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

10 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

11 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

12 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

13 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

14 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

15 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

16 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

17 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

18 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

19 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

20 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

21 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

22 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

23 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

24 

2.3400 

0.0000 

1 . 1 700 

2.3400 

0.0000 

2.3400 

25 

2.3400 

0.0000 

1.1700 

Caces  No. :0991B3- AIR  COOLED  CONDENSER  SOT  099184-AIR  COOLED  CONDENSER  100T 


4.1600 

0.0000 

2.0800 

1 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

2 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

3 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

5 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

6 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

7 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

8 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

9 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

10 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

11 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

12 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

13 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1&00 

0.0000 

2.0800 

14 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

15 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

16 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

17 

4.1600 

0 . 0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

18 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

19 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

20 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

21 

4.1600 

0 . 0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

22 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

23 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

24 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

25 

4.1600 

0.0000 

2.0800 

Caces  No. :0991C1 -COOLING  TOWER  50T 

0991 C2- COOLING  TOWER  100T 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

1 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

2 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

3 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

4 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

5 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

6 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

7 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

8 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

9 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

10 

14.1700 

0 . 0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

11 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

12 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

13 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

14 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

15 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

16 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

17 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

18 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

19 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

20 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

21 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

22 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

23 

14.1700 

0 . 0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

24 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

4.5500 

0.0000 

2.2750 

25 

14.1700 

0.0000 

7.0850 

/1 94 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. : 099 1C3- COOLING  TOWER  300T  0991 C4- COOLING  TOWER  900T 


1  LABOR 

MATERIALS 

I  EQUIPMENT 

I 

1  LABOR 

|  MATERIALS 

I  EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

* 

1  HOURS 

1  YR 

|  HOURS 

i  S 

l  HOURS  1 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

1 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

2 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

3 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

4 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

5 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

6 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

7 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

8 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

9 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

10 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

11 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

12 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

13 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

14 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

15 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

16 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

17 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

18 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

19 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

20 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

21 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

22 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

27 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

?'■ 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

16.5100 

0.0000 

8.2550 

25 

17.9400 

0.0000 

8.9700 

Caces  No. :0991D1- EVAPORATIVE  CONDENSER  20T 

0991 D2- EVAPORATIVE  CONDENSER  100T 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

1 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

2 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

3 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

4 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

5 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

6 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

7 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

8 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

9 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

10 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

11 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

12 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

13 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

14 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

15 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

16 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

17 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

18 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

19 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

20 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

21 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

22 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

23 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

24 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

8.3200 

0.0000 

4.1600 

25 

13.6500 

0.0000 

6.8250 

Caces  No. :099103-EVAPORATIVE  CONDENSER  300T  0991E0-EXPANSION  TANK 


3.1200 

0.0000 

1.5600 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

3 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0  5000 

1.5600 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

6 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

9 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

12 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

15 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

18 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

21 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

24 

0.0390 

0.0000 

0.0390 

3.1200 

0.0000 

1.5600 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

395 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. :0991 FI -REFRIG.  FAN  COIL  IT  0991F2-REFRIG.  FAN  COIL  3T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.6500 

0.0000 

0.650C 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.6500 

0 . 0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

Caces  No. :0991F3-REFRIG.  FAN  COIL  5T 

099411-PIPE/FITTINGS  ST 

&  C.I. 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

0.0000 

0.0000 

0 . 0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

12 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

10.7445 

41.3400 

5.3723 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

0  0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

24 

0.3250 

0.1696 

0.3250 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :099412- PIPE/F I TT I NGS ,  COPPER 

099413-PIPE  AND  FITTINGS,  PVC 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

5.5510 

51.0072 

2.7755 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.1846 

0.0848 

0.1846 

18 

0.8190 

4.0704 

0.8190 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0 . 0000 

0.0000 

0.0000 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5.5510 

51.0072 

2.7755 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3% 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No.: 099421 -GATE  VALVE,  3/8"  -  1  1/2"  099422-GATE  VALVE,  2"-3" 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

1  HOURS 

* 

HOURS 

YR 

HOURS 

S 

HOURS 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3536 

0.4452 

0.3536 

6 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

11 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

12 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3536 

0.4452 

0.3536 

18 

0.3549 

0.8904 

0.3549 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

27 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

’4 

0.5720 

94.0538 

0.5720 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :099428  DRAIN  VALVE 

099434-PIPE  INSULATION 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

3 

0.3380 

1 .9716 

0.3380 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

6 

0.3380 

1 .9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

e 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

9 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

11 

0.0000 

0.0090 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

12 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

15 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0559 

5.8300 

0.0559 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

18 

91.0000 

901.0000 

91.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

21 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.4108 

6.1639 

0.4108 

22 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3549 

0.3339 

0.3549 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6890 

17.9140 

0.6890 

24 

0.3380 

1.9716 

0.3380 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. : 099441 -CIRCULATOR  PUMP,  <  1 

HP 

099442-5  TON  CHILLER  ACH  RECIP 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

1 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

2 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

3 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

5 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

6 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

7 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

8 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

9 

15.6000 

1272.0000 

7.8000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

10 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

11 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

12 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

13 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

14 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1 .7596 

0.6955 

15 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

16 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

17 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

4.1990 

371.0000 

4.1990 

18 

15.6000 

1272.0000 

7.8000 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

19 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

20 

0. 1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

21 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

22 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

23 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

0.6955 

1.7596 

0.6955 

24 

0.7124 

35.0648 

0.7124 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

25 

0.1092 

0.2756 

0.1092 

397 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. :09A1 1 1 -MULT I -ZONE  6500  CFM  09A112-MULTI-ZONE  10,000  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

$ 

HOURS 

YR 

HOURS 

$ 

HOURS 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

1 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

2 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

3 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

4 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

5 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

6 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

8 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

10 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

11 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

12 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

13 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

14 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

15 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

08.8576 

4.5500 

16 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

17 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

8.7100 

90.5452 

5.3300 

18 

8.7100 

106.1060 

5.3300 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

19 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

20 

7.1500 

84.4134 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

21 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

22 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

23 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

24 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

25 

7.1500 

84.4184 

4.5500 

Caces  No. :09A1 13-MULT! -ZONE  25,000  CFM 

09A1 14-MULTI -ZONE  50,000  CFM 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

1 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

2 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

3 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

4 

7.9300 

171 .6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

5 

7.9300 

171 .6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

6 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

7 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

8 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

9 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

10 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

11 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

12 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

13 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

14 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

15 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

16 

7.9300 

171.6564 

5.33 00 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

17 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

9.1000 

205.8308 

5.4600 

18 

9.4900 

277.6564 

5.8500 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

19 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

20 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

21 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

22 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

23 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

24 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

7.5400 

152.8308 

4.9400 

25 

7.9300 

171.6564 

5.3300 

Caces  No. :09A1 15-MULT  I -ZONE  2500  CFM  09A121-DUAL  DUCT  6500  CFM 


7.1500 

53.2120 

4.5500 

1 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

2 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

3 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

4 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

5 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

6 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

7 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

8 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

9 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

10 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

11 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

12 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

13 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

14 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

15 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

16 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

17 

7.0200 

68.5576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

18 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

19 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

20 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

21 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

22 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

23 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

24 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.1500 

53.2120 

4.5500 

25 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

398 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. :09A122-DUAL  DUCT  10,000  CFM  09A123-DUAL  DUCT  25,000  CFM 


I  LABOR 

1  HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT  1 
HOURS 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

1 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

2 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

3 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

4 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

5 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

6 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

9 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

11 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

12 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

13 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

14 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

15 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

16 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

17 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

18 

8.9700 

203.7956 

5.3950 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

19 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

20 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

21 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

22 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

2T 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

?>. 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

Caces  No . : 09A 1 24 - DUAL  DUCT  50,000  CFM  09A131-3  OK. MULTI  ZONE  6500  CFM 


7.8000 

171.6564 

5.2650 

1 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

2 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

3 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

4 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

6 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

t 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

9 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

10 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

11 

7.1500 

68.8576 

MnfiHw ;  1 1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

12 

7.1500 

68.8576 

;  i 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

13 

7.1500 

68.8576 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

14 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

15 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

16 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

17 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

9.3600 

277.6564 

5.7850 

18 

8.7100 

90.5240 

5.3300 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

19 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

20 

7.1500 

68.85C6 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

21 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

22 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

23 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

24 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

25 

7.1500 

68.8576 

4.5500 

Caces  No. :09A132-3  DK. MULTI  ZONE  10,000  CFM 

09A133-3  DK. MULTI  ZONE  25,000  CFM 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

1 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

2 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

3 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

4 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

5 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

6 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

7 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

8 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

9 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

10 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

11 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

12 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

13 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

14 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

15 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

16 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

17 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

8.7100 

106.1908 

5.3300 

18 

9.1000 

181.3448 

5.7200 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

19 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

20 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

21 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

22 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

23 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

24 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

7.1500 

84.5032 

4.5500 

25 

7.5400 

128.3448 

4.9400 

399 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. :09A134-3  OK. MULTI  ZONE  50,000  CFM  09A141-D.D.  VARI.VOL.  6500  CFM 


LABOR 
HOURS  | 

1  MATERIALS 

1  * 

1  EQUIPMENT 
|  HOURS 

i  YR 

1  LABOR  | 

HOURS 

1  MATERIALS  ! 
$  | 

1  EQUIPMENT 
|  HOURS 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

1 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

2 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

3 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

4 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

5 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

6 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

7 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

8 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

9 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

10 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

11 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

12 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

13 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

14 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

15 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

16 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

17 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

9.4900 

257.7496 

6.1100 

18 

8.5800 

90.5452 

4.2900 

7.9300 

151 . 7'  96 

5.3300 

19 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

20 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

21 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

22 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

23 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

24 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

7.9300 

151.7496 

5.3300 

25 

7.0200 

68.8576 

3.5100 

Caces  No. :09A142-D.D.  VAR  I .VOL . 10000  CFM  09A143-D.D.  VAR  I .VOL. 25000  CFM 


7.0200 

84.5032 

3.5100 

1 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

2 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

3 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

4 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

5 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

6 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

7 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

8 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

9 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

10 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

11 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

12 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

13 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

14 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

15 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

16 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

17 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

8.5800 

106.1908 

4.2900 

18 

8.9700 

195.6972 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

19 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

20 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

21 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

22 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

23 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

24 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

7.0200 

84.5032 

3.5100 

25 

7.4100 

150.7956 

3.7050 

Caces  No.:09A144-D.D.  VAR  I .VOL .50000  CFM  09A145-D.D.  VARI.VOL.  100.000CFM 


7.8000 

171.6564 

3.9000 

1 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

2 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

3 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

4 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

5 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

6 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

8 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

SKI 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171 .6564 

3.9000 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

14 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

15 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

16 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

17 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

9.3600 

216.5580 

4.6800 

18 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

19 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

20 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

21 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

22 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

23 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

24 

7.8000 

287.9808 

3.9000 

7.8000 

171.6564 

3.9000 

25 

7.8000 

287.980 8 

3.9000 

400 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. :09A151 -VARIABLE  VOLUME  6500  CFM  09A152-VARIABLE  VOLUME  10000  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

LABOR 

MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

* 

I  HOURS 

YR 

HOURS 

* 

|  HOURS 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

IjB  9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

mEm  * 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

7.8000 

18 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

?T 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

7.0200 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A153-VARIABLE 

VOLUME  25000  CFM 

09A 154 -VAR I ABLE  VOLUME  50000  CFM 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

148.1668 

4.0950 

18 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

5.8500 

95.1668 

3.3150 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No. :09A161 -  TERM.  REHEAT  6500  CFM 

09A162-TERM.  REHEAT  10000  CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

8 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84 . 5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

11 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

19 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

22 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

401 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. :09A163-TERM.  REHEAT  25000  CFM  09A164-TERM.  REHEAT  50000  CFM 


|  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

1  * 

1  HOURS 

1  « 

|  HOURS 

|  $ 

1  HOURS  | 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.410C 

150.7956 

4.875C 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

8 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

11 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

19 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

22 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171 .6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No. :09A171 -2  PIPE  INDUCTION  6500  CFM 

09A172-2  PIPE  INDUCTION 

10000  CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.48S0 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

8 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

8.1250 

11 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5452 

5.2650 

19 

8.5800 

106.1908 

5.2650 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

32.5000 

4279.2200 

22 

37.7000 

6181.9200 

9.4250 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84 . 5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  NO..-09A173-2  PIPE  INDUCTION  25000  CFM 

09A174-2  PIPE  INDUCTION 

50000  CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

8 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

11 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

550.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

8.9700 

203.7956 

5.6550 

19 

9.3600 

277.6564 

6.0450 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

71.5000 

15274.6000 

17.8750 

22 

113.1000 

22853.6000 

28.2750 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

402 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. :09A181-4  PIPE  INDUCTION  6500  CFM  09A182-4  PIPE  INDUCTION  10000  CFM 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

|  EQUIPMENT  1 

1  HOURS 

1  * 

j  HOURS 

1  ™ 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  1 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.020C 

68.8152 

4.485C 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.020C 

68.8152 

4. 4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5300 

90.5028 

5.2650 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4. 4850 

7 

7. 0200 

84.5032 

4.4850 

7.020C 

68.8152 

4.4850 

8 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

11 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

12 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

13 

7.0200 

84.5032 

4  4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

14 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

19 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

20 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

21 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

r> 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

8.5800 

90.5028 

5.2650 

? 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8152 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A183-4  PIPE  INDUCTION  25000  CFM 

09A184-4  PIPE  INDUCTION 

50000  CFM 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

t 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.875C 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.26SO 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

Caces  No. :09A191-2  PIPE  FAN  COIL  200  CFM 

09A192-2  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.04  00 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0<.00 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

403 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. :09A193-2  PIPE  FAN  COIL  600  CFM  09A194-2  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 


LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

* 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

t 

EQUIPMENT 

HOURS 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

Caces  No. :09A1A1 -4  PIPE  FAN  COIL  200  CFM  09A1A2-4  PIPE  FAN  COIL  400  CFM 


1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1 . 0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

7.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0 400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.04  00 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

Caces  No. :09A1 A3-4  PIPE  FAN  COIL  600  CFM 


09A1A4-4  PIPE  FAN  COIL  1200  CFM 


1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

2 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

3 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

4 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

5 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

6 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

7 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

8 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

9 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1 . 0400 

6.3600 

1.0400 

10 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

11 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

12 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

13 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

14 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

15 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

16 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1 .0400 

17 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

18 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.04  00 

6.3600 

1.0400 

19 

1.0400 

6.3600 

1.04  00 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

20 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

21 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

22 

1 .0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

23 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

24 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

25 

1.0400 

6.3600 

1.0400 

404 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. :09A131 -UNIT  VENT  400  CFM  09A1B2-UNIT  VENT  1200  CFH 


1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

j 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

1  EQUIPMENT 

1  HOURS 

1  * 

|  HOURS 

|  YR 

j  HOURS 

1  * 

I  HOURS 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.590C 

1.820C 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

3 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.590C 

1.820C 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.820C 

5 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

1.820C 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.820C 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

15 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

?7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

?' 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

Caces  No. :09A1C1 -SIN. ZONE 

DRAW  THRU  6500CFM 

09A1C2-SIN 

.ZONE  DRAW  THR.10000CFM 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

1 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

2 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

3 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

4 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

5 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

7 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

6 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4650 

9 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

10 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

11 

(sVli <  i 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

12 

•ti«-  fi 1 1 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

13 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

14 

iSIBjfl  'all 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

15 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

16 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

17 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

18 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

19 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

20 

Sift 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

21 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

22 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

23 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

24 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

7.0200 

68.8576 

4.4850 

25 

7.0200 

84.5032 

4.4850 

Caces  No. :09A1C3-SIN.ZONE 

DRAW  THR.25000CFM 

09A1C4-SIN. 

ZONE  DRAW  THR 

.50000CFH 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

1 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

2 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

3 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

4 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

5 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

6 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

7 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

8 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

9 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

10 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

11 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

12 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

13 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

14 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

15 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

16 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

17 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

18 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

19 

7.8000 

171.6564 

5 . 2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

20 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

21 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

22 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

23 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

24 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

7.4100 

150.7956 

4.8750 

25 

7.8000 

171.6564 

5.2650 

405 


YFAP  TOMPOUFUT  7DMF  11 

Caces  No.:09A1C5-SIN.20NE  DRAUTHRU  1000CFH  09A1C6- SIN. ZONE  DRAUTHRU  2500CFH 


1  LABOR 

1  HOURS 

MATERIALS 

$ 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

S 

EQUIPMENT  1 
HOURS  | 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

1 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

2 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

3 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

4 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

5 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

6 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

7 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

8 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

9 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

10 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.8000 

1272.0000 

3.9000 

11 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

12 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

13 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

14 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

15 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

16 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

17 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

18 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

19 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

20 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

21 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.8000 

1272.0000 

3.9000 

22 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

23 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

24 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

7.0200 

16.1756 

7.0200 

25 

7.0200 

53.2120 

4.4850 

Caces  No. :09A1D1 -UNIT  HEATER  400  CFM  09A1D2-UNIT  HEATER  1200  CFM 


1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1 .8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

15 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

18 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

23 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

25 

1.8200 

1 .5900 

1 .8200 

Caces  No. :09AlD3-UNIT  HEATER  4000  CFM  09A1D4-UNIT  HEATER  8000  CFM 


1.8200 

1.5900 

1.8200 

1 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

2 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

3 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

4 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

5 

1.8200 

1  .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

6 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

7 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

8 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

9 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

10 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

11 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

12 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

13 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

14 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

15 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

16 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

17 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

18 

1.8200 

1 .5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

19 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

20 

1.8200 

1.5900 

1 .8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

21 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

22 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 . 5900 

1.8200 

23 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

1 .8200 

1.5900 

1.8200 

24 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

1.8200 

1 . 5900 

1 .8200 

25 

1.8200 

1.5900 

1.8200 

406 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. :09A1D5-GASFIRED  RADIANT  HTR  50MBH  09A1E1-HEAT  PUMP  5T 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT  I 

1  HOURS 

* 

|  HOURS 

YR 

HOURS 

* 

HOURS  I 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

2 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

»  ■ 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

'-'"IS 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

■t  I 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

27 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

?' 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

Caces  No. :09A1E2-HEAT  PUMP  10T 

09A1E3-HEAT  PUMP  25T 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

1 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

2 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

3 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

4 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

5 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

6 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

7 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

8 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

9 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

10 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

11 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

12 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

13 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

14 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

15 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

16 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

17 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

18 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

19 

11.8300 

0.0000 

1  .8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

20 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

21 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

22 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

23 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

24 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

9.2300 

0.0000 

9.2300 

25 

11.8300 

0.0000 

11.8300 

Caces  No. :09A1E4-HEAT  PUMP  IT 

09A1G1 -DUCTCOI L  1-ROW  H 

U. 12X24 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

1 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

2 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

3 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

4 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

5 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

6 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

7 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

8 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

9 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

10 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

11 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

12 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

13 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

14 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

15 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

16 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

17 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

21 .3200 

262.8906 

21.3200 

18 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

19 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

20 

2.6000 

0.0000 

1 .3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

21 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

22 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

23 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

24 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

3.6400 

0.0000 

3.6400 

25 

2.6000 

0.0000 

1.3000 

407 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. :09B211- FORCE  DRAFT  FAN  10,000  CFM  09B212-IND  DRAFT  FAN  10000  CFM 


LA80R 

HOURS 

MATERIALS 

* 

EQUIPMENT 

HOURS 

YR 

LABOR 

HOURS 

MATERIALS 

1 

EQUIPMENT 

HOURS 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

1 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

2 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

3 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

5 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

6 

4.4200 

21.9208 

4. 4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

7 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

8 

5.9800 

43.6084 

5 . 2000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

9 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

10 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

4.4200 

21 .9206 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

12 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

13 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

14 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

26.0000 

2851.4000 

6.5000 

15 

26.0000 

2929.8400 

6.5000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

16 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

17 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

18 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

19 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

20 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

21 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

22 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

23 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

24 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

25 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

Caces  No. :09C1 1 1  -  EXHAUST  FAN  <200  CFM  09C112-EXHAUST  FAN,  1000  CFM 


0.3250 

0.0000 

0.3250 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

3 

1  7onn 

1  ■ Juuu 

C.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

22.5568 

1.0400 

9 

1  .3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

10 

2.3400 

21.6876 

2.3400 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.2500 

41.5838 

3.2500 

12 

1  .3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.65 00 

0.0000 

0.6500 

15 

1.3000 

0.0000 

1.300G 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

16 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

18 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

5.2000 

296.8000 

2.6000 

1.0400 

22.5568 

1.0400 

21 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3.2500 

41.5838 

3.2500 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C113-EXHAUST  FAN  10,000  CFM  09C1 14-EXHAUST  FAN  25,000  CFM 


4.4200 

21.9208 

4.4200 

1 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

2 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

3 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

4 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

5 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

6 

5.9800 

120.3524 

2.9900 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

7 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

8 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

9 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

10 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

11 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

26.0000 

1805.1800 

6.5000 

12 

26.0000 

4112.8000 

6.5000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

13 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

14 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

15 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

16 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21 .9208 

4.4200 

17 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

5.9800 

43.6084 

5.2000 

18 

5.9800 

120.3524 

2.9900 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

19 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

20 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

21 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

22 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

23 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

26.0000 

1805.1800 

6.5000 

24 

26.0000 

4112.8000 

6.5000 

4.4200 

21.9208 

4.4200 

25 

4.4200 

67.3524 

2.2100 

408 


25  YEAR  COMPONENT  LISTING:  ZONE  11 

Caces  No. :09C1 15-EXHAUST  FAN  50,000  CFM  09C1 16-EXHAUST  FAN,  5000  CFM 


1  LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

t 

HOURS 

YR 

HOURS 

t 

HOURS 

A. 4200 

67.3524 

4.4200 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

2 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5.9800 

173.3524 

5.2000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

32.5000 

5406.0000 

8.1250 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5.9800 

173.3524 

5.2000 

18 

2.6000 

21.6876 

1.9500 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

19 

I.jOOO 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

2Z 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

32.5000 

5406.0000 

8.1250 

?' 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4.4200 

67.3524 

4.4200 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09C121 -AIR  CURTAIN,  1000  CFM 

09C210-METAL  FLUE/CHIMNEY 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

1 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

2 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

3 

0.0000 

o.oo no 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

4 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

5 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

6 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

7 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

8 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

9 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

10 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

11 

9.1000 

124.0200 

4.5500 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

12 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

13 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

14 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

15 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

16 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

17 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

18 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

19 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

20 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

21 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

22 

9.1000 

124.0200 

4.5500 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

23 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.3250 

0.0000 

0.3250 

24 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

.  0.3250 

0.0000 

0.3250 

25 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

Caces  No. :09D510-ROOM  HUMIDIFIER, FLOOR  TYPE  09E1 11 -THERMOSTATS/PNEUMATICS 


0.6500 

0.0000 

0.6500 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

12 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

20 

0.7800 

187.2278 

0.7800 

1.0400 

4.7700 

1.0400 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.1300 

84.8000 

0.1300 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

0.6500 

0.0000 

0.6500 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 
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Caces  No. :09E1 12-HUMIDITY  SENSOR  09E113-FLOU  SENSOR 


1  LA80R 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

LABOR 

MATERIALS 

EQUIPMENT 

|  HOURS 

$ 

|  HOURS 

YR 

HOURS 

% 

HOURS 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0 . 0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1  .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

C.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09E1 14 -RAD  I  AT  ION  SENSOR 

09E1 15-WIND  VELOCITY  SENSOR 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1  .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1  .3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1  .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

0.7800 

45.5270 

0.7800 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

1 .3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

Caces  No. :09E1 16-PRESSURE 

SENSOR 

09E121 -DAMPER  CONTROLLER/ELECT. 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

2 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

3 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

4 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

5 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

6 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

7 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

8 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

9 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 . 3000 

10 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

11 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

12 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

13 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

14 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

15 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

16 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

17 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

18 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1 .3000 

0.0000 

1 .3000 

19 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

20 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1 . 3000 

0.0000 

1.3000 

21 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

22 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

23 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

24 

1.3000 

0.0000 

1 .3000 

1.3000 

0.0000 

1.3000 

25 

1.3000 

0.0000 

1.3000 
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25  YEAR  COMPONENT 


LISTING:  ZONE  11 

111200-OVERHEAD  SERVICE, 


SPLICE 


I  EQUIPMENT  1 

1  LABOR 

1  MATERIALS 

j  EQUIPMENT  | 

|  HOURS  | 

YR 

|  HOURS 

1  * 

|  HOURS  | 

14.74201 
1.44901 
1.4690 
1.4690 
1.4690 
1.4690 
1.4690 
14.7420 
1.4690 
1.4690 
1.4690 
1.4690 
1 .4690 
1.4690 
14.7420 
1.4690 
1.4690 
1.4690 
1.4690 


1.4628 
1.4628 
1.4628 
1.4628 
1.4628 
1 .4628 
14.6598i 
1.4628 


1.4628 
1 .4628 
14.6598 
1.4628 
1.4628 
1.4628 
1.4628 
1 .4628 
1.4628 
14.6598 
1 .4628 
1.4628 
1 .4628 
1.4628 


1.4690 
1.4690 
1.4690 
1.4690 
1.4690 
1.4690 
8.1055 
1.4690 
1.4690 
1.4690 
1.4690 
1.4690 
1.4690 
8.1055 
1.4690 
1.4690 
1.4690 
1.4690 
1.4690 
1 .4690 
8.1055 
1.4690 
1.4690 
1.4690 
1.4690 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

7.5750 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.5750 

0.6500 


0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
1 .0600 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
1.0600 
0.0000 


0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

7.5750 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.6500 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

7.5750 

0.6500 
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APPENDIX  B: 


CFOCRAPIUCAL  LOCATION  FACTORS 


S  ta  te 


Loca  tion 


i 


A2F  Index 


Alabama 


Alaska 


Arizona 


Arkansas 


Ca lifornia 


State  Average 

Birmingham 

Mobi  le 

Montgomery 

Anniston  Army  Depot 

Hun  tsvi 1 le 

Fort  McClellan 

Redstone  Arsenal 

Fort  Rucker 

State  Average 

Ancho  ra  ge 

Delta  Junction 

Fa irbanks 

Adak 

Aleutian  Islands 
Anchorage  NSGA 
Barrow 
Burnt  Mtn. 

Clear 

Eielson  AFB 
Elmendorf  AFB 
Ga  lena 
Fort  Greeiy 
Fort  Richardson 
Fort  Wainwright 
State  Average 
Flagstaff 
Phoenix 
Tucson 

Fort  Huachuca 
Yuma  Proving  Ground 

Yuma 

State  Average 
Plnebluf f 
Little  Rock 
Fort  Smith 
Fort  Chaffee 
Pine  Bluff  Arsenal 
State  Average 
Los  Angeles 
San  Diego 
San  Francisco 
Bea  le 

Bridgeport  NVTC 
Castle 

Centerville  Beach 
Desert  Area 
Edwards  AFB 


.  86 
.  96 
.36 
.76 
.31 
.33 
.30 
.33 
.30 
2.25 
1.92 
2.70 
2.13 
3.38 
3.36 
1.92 
U.  18 
6 . 86 
3.  10 
2.13 
1.92 
3.^3 
2.70 
1.92 
2.  13 
1.02 
1.02 
.99 
1.05 
1.22 
1.31 

1.31 
.89 
.93 
.83 
.92 
.92 
.93 

1.21 

1.20 

1.18 

1.25 

1.28 

1.27 

1.13 

1.32 
1.13 
1.30 
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State 

California  (Cont'd) 


Colorado 

Connec  tlcu  t 

De  lawa re 

District  of  Columbia 
F lor  Ida 


Loca  tlon 

El  Centro 
George  AFB 
Fort  Hunter  Liggett 
Fort  Irwin 
Le  Moore  NAS 
March  AFB 
Mather  AFB 
McClellan  AFB 
Monterey  Area 
Presidio  of  Monterey 
Norton  AFB 
Oakland  Army  Base 
Fort  Ord 

Port  Huenema  Area 
Riverside 
Sacramen to 

Sacramento  Army  Depot 

Presidio  of  San  Francisco 

San  Nicholas  Island 

Sharpe  Army  Depot 

Sierra  Army  Depot 

S  tock  ton 

Travis  AFB 

Vandenburg  AFB 

State  Average 

Colorado  Springs 

Denver 

Pueblo 

Fort  Carson 

Fitzsimmons  AMC 

Pueblo  Army  Depot 

Peterson  AFB 

Rocky  Mountain  Arsenal 

State  Average 

Bridgeport 

Hartford 

New  London 

State  Average 

Dover 

Lewe  s 

Milford 

Lewes  NF 

Dover  AFB 

Washing  ton 

Fort  McNair 

Walter  Reed  AMC 

State  Average 

Miami 

Panama  City 
Tampa 

Cape  Canavera  l 
Cape  Kennedy 


ACF  Index 

1.27 
1.31 
1 .  29 
l .  20 
1.20 
l.  18 
1.17 

1.17 
1.23 
1.23 
1.  16 
1.33 
1.29 
1.20 

1.18 
1.15 
1.15 
1.25 
2.59 
1.13 
1.33 
1.15 
1.27 
l.  38 

.98 
.  94 
1.04 
.  96 
1.01 
1.06 
.96 
.94 
1.06 
1.13 
1.16 
1.10 
1  .  14 
.99 
1.04 
.98 
.96 
1.04 
1.04 
1.03 
1.03 
1.03 
.89 
.95 
.92 
.  79 
.96 
.96 
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S  La  te 


Loca  tion 


ACF  inde  x 


Florida  (Cont'd) 


Georgia 


Hawa i i 


Ida  ho 


I l linoia 


Gulf  Coast 
Homestead  AFB 
Homes  tea d 
Jacksonville  Area 
Key  West  NAS 
Or  lando 
Pensacola  Area 
McDill  AFB 
Eglin  AFB 
TyndaLl  AFB 
State  Average 
Albany 
A  tlan  ta 
Macon 
Athens 

Atlanta-Marie  tta 
Fort  Benning 
Co lumbus 
Fort  Gi  Hem 
Fort  Gordon 
Kings  Bay 
Fort  McPherson 
Fort  Stewart 
State  Average 
Hawaii 
Hono  Lu  Lu 
Maui 
Alimanu 

Barbers  Point  NAS 
Fort  Debussy 
EWA  Beach  Area 
He  lemano 

Hickam  Army  Air  Field 

Kaneohe  MCAS 

Moans  lua 

Pearl  City 

Pearl  Harbor 

Pohakuloa 

Schofield  Barracks 
Fort  Shafter 
Triplet  AMC 

Wheeler  Army  Air  Field 

State  Average 

Boise 

Idaho  Falls 
Mountain  Home 
Mountain  Home  AFB 
State  Average 
Belleville 
Chicago 
Bock  Island 
Rock  Island  Arsenal 


.85 
.33 
.38 
.35 
1.08 
.80 
.85 
.  7  7 
.  77 
.92 
.30 
.32 
.87 
.  70 
.  90 
.  93 
.  71 
.71 
.87 
.94 
.93 
.87 
.84 
1.23 
1.29 
1.27 
1.29 
1.27 
1.34 
1.27 
1.34 
1.34 
1.27 
1.34 
1.27 
1.27 
1.27 
1.32 
1.27 
1.27 
1.27 
1.34 
1.11 
1.05 
1.08 

1.19 

1.20 

1.03 

.96 

1.09 

1.03 

1.06 
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State 


Loca  tion 


ACF  Index 


II Lino is  (Cont'd) 


Indiana 


Iowa 


Kansas 


Kentucky 


Louisiana 


Maine 


St.  Louis  Support  Ctr 
Savannah  Army  Depot 
Scott  AFB 
Fort  Sheridan 
S  ta  te  Ave  ra  ge 
Indianapo  Lis 
Loganspor t 
Madison 

Fort  Benjamin  Harrison 

Crane 

Crane  AAP 

Grissom  AFB 

Indiana  AAP 

Jeffer-on  Proving  Ground 

State  average 

Burlington 

Cedar  Rapids 

Des  Moines 

Iowa  AAP 

State  Average 

Manha  ttan 

Topeka 

Wichi .a 

Kansas  AAP 

Fort  Leavenworth 

Fort  Riley 

Sunflower  AAP 

State  Average 

Bowling  Green 

Lexington 

Louisville 

Fort  Campbell 

Fort  Knox 

Lexington/Bluegrass  Army  Depot 

Louisville  NAS 

State  Average 

Alexandria 

New  Orleans 

Shreveport 

Barksdale  AFB 

England  AFB 

Gulf  Outport  New  Orleans 

Louisiana  AAP 

Fort  Polk 

State  Average 

Bangor 

Caribou 

Por  tland 

Brunswick 

Cutler 

Northern  Area 
Winter  Harbor 


.96 
1.05 
1.03 
L.  L0 
.99 
1.03 
.99 
.94 
1. 07 
l.  10 
L.  10 
1.06 
1.02 
.9-* 
1.02 
1.04 
.98 
1.05 
1.06 
.94 
.97 
.96 
.88 
.94 
.94 
,9? 
.97 
.96 
.99 
.96 
.93 
.93 
.99 
1.06 
.93 
.92 
.87 
.94 
.94 
.94 
.87 
.94 
.94 
.94 
.93 
.85 
.99 
.94 
.93 
.98 
l.  17 
.98 
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Loca  t ion  ACF  Index 


Maryland  State  Average  q-. 

Baltimore 

Fredrick  ’94 

Lexington  Park  ^0I 

Aberdeen  Proving  Ground  94 

Annapolis  i_  q3 

Fort  Detrick  94 

Harry  Diamond  Lab  ^00 

Fort  Meade 

Patuxent  River  Area  1.03 

Fort  Ri tchie  .  9 q 

Massachusetts  State  Average  1 

Bos  ton  1.13 

Fitchburg  l.'os 

Springfield  i.08 

Army  Mtls  &  Mech  Research  Ctr  1.13 

Fort  Devens  1  . ^5 

Natick.  Research  &  Development  Ctr  1.13 

South  Weymouth  1.13 

Michigan  State  Average  1.06 

Bay  City  i.02 

Detroit  1.14 

Marquette  U03 

Detroit  Arsenal  1.14 

Northern  Area  1.25 

Republic  (Elfcom)  1.10 

Self  ridge  AFB  i‘L4 

Minnesota  State  Average  L.*08 

Duluth  1.05 

Minneapolis  1.09 

S t.  Cloud  1 . 10 

Twin  Cities  AAP  1.09 

Mississippi  State  Average  .34 

Biloxi  .37 

Columbus  .31 

Jackson  .34 

Columbus  AFB  .31 

Gulfport  Area  .37 

Meridian  .92 

Missouri  State  Average  .92 

Kansas  City  .92 

St.  Louis  .99 

Rolla  .85 

Lake  City  AAP  ,93 

Fort  Leonard  Wood  .91 

Montana  State  Average  1.15 

Billings  1.15 

Butte  1.18 

Gres  t  Fa  1 is  1.12 

Maims trom  AFB  1.12 

Nebraska  State  Average  1.03 

Grand  Island  1.00 
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State 


Nebraska  (Coat'd) 


Ne  vs  da 


New  Hampshire 


New  Jersey 


New  Mexico 


New  York 


North  Carolina 


Loca  tioa 


ACF  index 


Linco  La 

1.05 

Omaha 

1.05 

Offutt  AFB 

1.05 

State  Average 

1.13 

Hawthorne 

1.26 

Las  Vegas 

1.13 

Reno 

1.  15 

Fa  lion 

1.28 

Hawthorne  AAP 

1.26 

Nellis  AFB 

1.13 

State  Average 

1.09 

Concord 

1.06 

Nashua 

1.06 

Portsmouth 

1.14 

Cold  Regions  Lab 

1.17 

State  Average 

1.03 

Newark 

1.  11 

Red  Bank 

1.08 

Trenton 

1.06 

Bayonne 

1.10 

Bayonne  Mil  Ocean  Term 

1.09 

Fort  Dix 

1.03 

Earle 

1.10 

Lake hurst 

1.05 

Fort  Monmouth 

1.09 

Pica  tinny  Arsenal 

1.20 

State  Average 

1.03 

Alamogordo 

.  99 

Albuque rque 

1.03 

Gallup 

1.06 

Holloman  AFB 

1.05 

Kirtland  AFB 

1.03 

Vhite  Sands  Missile  Range 

1.09 

Fort  Vingate 

1.06 

State  Average 

1.12 

Albany 

1.07 

New  York  City 

1.24 

Syracuse 

1.05 

Brooklyn 

1.24 

Fort  Drum 

1.18 

Fort  Hamilton 

1.24 

Seneca  Army  Depot 

1.15 

U.S.  Military  Academy 

1.17 

Watervliet  Arsenal 

1.07 

State  Average 

.76 

Fayetteville 

.  76 

Greensboro 

.75 

Vilmington 

.78 

Fort  Bragg 

.76 

Camp  Lejeune  Area 

.86 

Cherry  Point 

.86 

Goldsboro 

.77 
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S  ta  te 


Loca  tion 


ACF  Index 


North  Carolina  (Cont'd) 


North  Dakota 


Ohio 


Ok  la homa 


Oregon 


Pennsylvania 


Rhode  Island 


South  Carolina 


Pope  AFB 

.  32 

Seymour  AFB 

.  1~> 

Sunny  Point  Mil  Ocean  Term 

.  73 

State  Average 

1.03 

Bismarck 

1.02 

Grand  Forks 

.93 

Mino  t 

1.10 

Grand  Forks  AFB 

.98 

Stanley  R.  Hicklesen  CPX 

1.03 

Minot  AFB 

1.12 

State  Average 

1.00 

Co  Lumbus 

1.03 

Dayton 

.98 

Youngs  town 

.  99 

Cleve  land 

1.  14 

Wr ight*Pa tterson  AFB 

.98 

State  Average 

.93 

Law  ton 

.90 

McAles  ter 

.91 

Oklahoma  City 

.93 

Altus  AFB 

.94 

Enid 

1.01 

McAlester  AAP 

.91 

Fort  Sill 

.90 

State  Average 

1.05 

Pendle  ton 

1.08 

Portland 

1.07 

Salem 

.99 

Charleston 

1.11 

Coos  Head 

1.08 

(Jmatilla  Army  Depot 

1.13 

State  Average 

1.00 

Harrisburg 

.91 

Phi  lade  lphia 

1.05 

Pittsburgh 

1.04 

Carlisle  Barracks 

.93 

New  Cumberland  Army  Depot 

.91 

Fort  Indlantovn  Gap 

1.07 

Letterkanny  Army  Depot 

1.07 

Mechanicsburg  Area 

.91 

Tobyhanna  Army  Depot 

1.14 

Warminster  Area 

1.04 

State  Average 

1.11 

Br  is  tol 

1.13 

Newport 

1.11 

Providence 

1.10 

Davisville 

I.  17 

State  Average 

.82 

Char  les  ton 

.31 

Columbia 

.82 

Myrtle  Beach 

.84 

Beaufort  Area 

.39 
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S  ta  ce 


Loca  tion 


ACF  Index 


South  Carolina  (Cont'd)  Charleston  AFB  3^ 

Fort  Jackson  tg2 

Sumter  .30 

South  Dakota  State  Average  .95 

Aberdeen  .95 

Sioux  Falls  .94 

Rapid  City  .96 

Ellsworth  AFB  . 98 

Tennessee  State  Average  .84 

Chattanooga  .36 

Kingsport  .72 

Memphis  .93 

Arnold  AFB  .90 

Milan  AAP  .98 

Ho  Is  ton  AAv  .71 

Texas  State  Average  .85 

San  Angelo  .76 

San  Antonio  .36 

Fort  Worth  .93 

Fort  Blisa  .96 

Carswell  AFB  .93 

Chase  Field  •  Beeville  .97 

Corpus  Christ!  Army  Depot  .92 

Corpus  Chris ti  .92 

Dallas  .93 

Dyess  AFB  .94 

Fort  Hood  . 39 

Kingsville  .99 

Red  River  Army  Depot  .'8 

Fort  Sam  Houston  .86 

William  Beaumont  AMC  .96 

Bergstrom  AFB  .95 

Brooks  AFB  .86 

Randolph  AFB  . 86 

Kelly  AFB  .86 

Lackland  AFB  .86 

Utah  State  Average  1.03 

Ogden  1.05 

Salt  Lake  City  1.00 

Tooe le  1.06 

Dugvay  Proving  Ground  1.03 

Hill  AFB  1.07 

Tooele  Army  Depot  L.05 

Vermont  State  Average  .99 

Burlington  1.00 

Montpelier  1.00 

Rutland  .96 

Virginia  State  Average  .95 

Norfolk  .95 

Radford  .95 

Richmond  .94 

Arlington  1.09 
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S  ta  te 


Loca  tion 


ACF  index 


Virginia  (Cont'd)  Arlington  Hall  Station  1 .04 

Arlington  National  Cemetery  1.04 

Fort  Bet  voir  1 . 0* 

Cameron  Station  1.04 

Dahlgren  l . 10 

Fort  Eustis  .96 

Humphreys  Engineer  Center  I.0J 

Fort  A.P.  Hill  .9? 

For  t  l.ee  .93 

Fort  Monroe  .94 

Fort  Myer  1.03 

Nor fo Ik-Newpor t  News  Area  .95 

Fort  Pickett  .98 

Quantlco  1.03 

Nadford  AAP  1.02 

Port  Story  .95 

Vint  Hill  Farms  Station  1.08 

Washington  State  Average  1.09 

Spokane  1.08 

Tacoma  1.07 

Yakima  l.U 

Fairchild  AFB  1.13 

J Im  Creek  1 . 34 

Fort  Lewis  1.07 

Pact  f ic  Beach  1.27 

Puget  Sound  Area  1.15 

Sea  t  tie  Area  1.12 

Widbey  Is  land  1.12 

Yakima  Firing  Center  1.18 

West  Virginia  State  Average  .95 

Bluefield  .92 

Clarksburg  .95 

Cha  r  les  ton  .  99 

Sugar  Grove  1. 15 

Wisconsin  State  Average  1.06 

LaCrosse  1.04 

Madison  1.02 

Milwaukee  1.13 

Badger  AAP  1.06 

Clam  Lake  1.20 

Fort  McCoy  l.ll 

Wyoming  State  Average  1.08 

Casper  1.07 

Cheyenne  1.10 

Laramie  1.08 

F.F.  Warren  AF’B  1.10 
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